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Je  me  suis  proposé  dans  ces  études  sur  la  ventilation,  non 
pas  de  faire  sur  la  matière  un  traité  complet,  pour  la  rédac- 
tion duquel  de  longues  et  nombreuses  expériences  seraient 
encore  nécessaires,  mais  de  mettre  d^abord  à  la  portée  des 
gens  du  monde  et  des  administrateurs  appelés  à  se  prononcer 
sur  le  choix  des  dispositions  et  des  moyens  proposés,  de 
rappeler  aux  architectes  qui  doivent  en  prévoir  l'emploi 
dans  leurs  projets  de  bâtiments,  les  principes  élémentaires 
sur  lesquels  sont  ou  doivent  être  basés  tous  les  appareils  de 
ventilation. 

Cette  première  partie,  par  sa  destination  même,  devait  être 
complètement  dégagée  de  tout  calcul  mathématique,  et  cette 
nécessité  m'a  conduit  à  des  développements  que  quelques 
lecteurs  trouveront  peut-être  trop  élémentaires.  Mais  j'ai  en- 
tendu si  souvent  énoncer  sur  ces  questions  les  idées  les  plus 
fausses  et  méconnaître  les  effets  les  plus  naturels  par  des 
personnes  qui,  par  état,  auraiient  dû  être  à  l'abri  de  sem- 
blables erreurs,  qu'il  m'a  semblé  indispensable  de  rappeler 
aussi  succinctement  que  je  l'ai  pu  les  notions  même  les  plus 
élémentaires  du  mouvement  des  fluides. 

Apfès  ces  considérations  générales,  je  chercherai  à  appli- 
quer à  la  circulation  de  l'air  dans  les  appareils  de  ventilation 
les  lois^de  la  mécanique  des  fluides,  et  à  comparer  les  résul- 
tats de  l'expérience  avec  les  règles  que  l'on  déduit  de  la 
théorie,  pour  tirer,  s'il  est  possible,  de  ceUe  comparaison  des 
règles  que  la  pratique  puisse  suivre  avec  quelque  sécurité. 

Tai  déjà  publié  dans  les  Annales  du  Conservatoire,  et  in- 
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séré  dans  deux  rapports  sur  les  appareils  de  chauffage  et  de 
ventilation  proposés  pour  le  Palais  de  Justice  et  pour  les  nou- 
veaux théâtres  de  la  place  du  Gh&telet,  une  partie  des  expé- 
riences que  j'ai  eu  l'occasion  de  faire  exécuter,  et  je  me  pro- 
pose de  compléter,  autant  qu'il  dépendra  de  moi,  cette  partie 
importante  de  ces  études,  tant  à  l'aide  de  nouvelles  observa- 
tions faites  par  mes  soins,  qu*avec  le  secours  de  celles  que  je 
pourrai  emprunter  à  d'autres  expérimentateurs. 

De  semblables  recherches  sont  longues  et  laborieuses; 
elles  exigent  de  la  persévérance  et  souvent  le  concours  de 
plusieurs  personnes,  et  ne  pourront  peut-être  se  compléter 
que  dans  un  intervalle  de  plusieurs  années.  Aussi  aurais-je 
différé  encore  la  publication  de  celles  que  j'ai  entreprises 
sans  discontinuité  depuis  1860,  si  la  question  de  la  ventila- 
tion ne  se  trouvait  en  quelque  sorte  mise  à  l'ordre  du  jour 
par  les  nombreuses  constructions  d'édifices  publics,  d'hôpi- 
taux, de  théâtres,  où  l'on  se  propose  de  satisfaire  à  ce  be- 
soin hygiénique,  trop  négligé  et  trop  mal  satisfait  jusqu'à 
ces  di^rniers  temps. 

Taurai  souvent  le  regret  de  me  trouver  en  contradiction 
avec  des  auteurs  d'ouvrages  estimés,  avec  des  ingénieurs  ha- 
biles, avec  des  observateurs  consciencieux.  Je  tâcherai  d'ap- 
porter dans  la  discussion  les  égards  dus  à  l'étude  et  au  tra- 
vail; je  ne  saurais,  toutefois,  leur  sacrifier  ce  que  je  crois 
être  la  vérité. 

Hais  si  je  diffère  d'opinion  sur  cette  matière  avec  quel- 
ques-uns de  mes  compatriotes,  il  n'en  est  pas  de  même  avec 
les  étrangers  et,  en  particulier,  avec  les  auteurs  et  les  ingé- 
nieurs anglais  qui  se  sont  le  plus  occupés  de  la  question. 
Dans  le  séjour  que  l'Exposition  universelle  de  1862  m'ff  con- 
duit à  faire  récemment  en  Angleterre,  j'ai  eu  occasion  de 
voir  et  d'étudier  les  travaux  exécutés,  et  les  ouvrages  ainsi 
que  les  rapports  publiés  par  diverses  commissions,  de  lire 
des  enquêtes  où  les  avis  d'un  grand  nombre  de  personnes  ont 
été  exprimés,  et,  dans  l'ensemble  de  ces  recherches,  j'ai  re- 
trouvé, comme  opinions,  pour  ainsi  dire,  unanimes,  non- 
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seulement  quant  aux  principes  généraux,  mais  encore  quant 
à  la.  plupart  des  moyens  d'application,  les  idées,  les  disposi- 
tions auxquelles  Tétude  et  l'expérience  m'avaient  successive- 
ment amené. 

D  ne  sera  pas  inutile  sans  doute  de  faire  connaître,  au 
moins  par  des  extraits,  quelles  sont  les  études,  les  expé- 
riences, les  idées  qui,  chez  nos  voisins,  ont  guidé  les  ingé- 
nieurs dans  les  tentatives,  couronnées  d'un  succès  plus  ou 
moins  complet,  qu'ils  ont  faites  pour  assurer  la  ventilation 
des  lieux  habités. 

Outre  les  emprunts  que  j'ai  faits  aux  travaux  des  ingénieurs 
anglais,  j'ai  puisé  de  très-utiles  documents  dans  ceux  de  plu- 
sieurs observateurs  français,  et  en  particulier  dans  divers 
rapports  adressés  au  ministre  de  la  guerre  par  MM.  les  offi- 
ciers du  génie  militaire,  et  qui  m'ont  été  libéralement  com- 
muniqués. 

De  cet  ensemble  de  recherches  provenant  de  sources  va- 
riées et  indépendantes  les  unes  des  autres,  je  crois  avoir 
déduit  des  conséquences  et  des  règles  utiles  pour  l'art  de  la 
ventilation;  mais  ces  règles  fussent-elles  encore  plus  exactes, 
comme  on  ne  peut  produire  les  résultats  qu'on  en  attend 
qu'au  moyen  d'une  certaine  dépense,  ils  ne  seront  obtenus 
régulièrement  qu'autant  que  la  direction  des  appareils  sera 
confiée  à  des  agents  qui  n'auront  pas  intérêt  à  restreindre 
cette  dépense  au-dessous  de  ce  qui  est  convenable,  et  qu'un 
contrôle  indépendant  sera  exercé  sur  leur  marche. 

Toutes  les  fois  qu'on  n'aura  pas  satisfait  à  ces  conditions, 
l'on  ne  devra  pas  s'étonner  si  la  ventilation  obtenue  est  in- 
suffisante et  même  parfois  plus  nuisible  qu'utile,  ainsi  que 
j*en  montrerai  des  exemples. 
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CHAPITRE  I. 

INTRODUCTION; 
RENSEIGNEMENTS  SUR  LA  VENTILATION. 

t.  Les  moyens  d^assainir  et  de  chauffer  les  lieux  habités 
de  tous  genres  ont,  depuis  un  certain  nombre  d'années,  ap- 
pelé Tattention  des  savants  et  des  ingénieurs  anglais.  Leurs 
plus  grands  élablissements,  les  chambres  du  parlement^ 
rhôtel  des  postes,  plusieurs  hôpitaux ,  les  salles  de  réu- 
nion, quelques  habitations  particulières,  d'immenses  locaux, 
comme  le  palais  de  Sydenham,  ont  été  Tobjet  de  tentatives 
plus  ou  moins  heureuses,  dont  Texamen  ne  peut  que  profiter 
aux  progrès  de  Fart,  si  simple  en  apparence  et  cependant  si 
difficile,  de  la  ventilation.  * 

L'Exposition  universelle  de  1862,  en  m'appelant  à  Londres, 
m'a  fourni  l'occasion  de  visiter  quelques  établissements,  sur 
lesquels  j'ai  pu  me  procurer  des  renseignements,  dont  les 
ODS  officiels,  les  autres  officieux,  sont  de  nature  à  faire  con- 
naître les  opinions  des  hommes  qui  se  sont  le  plus  occupés 
de  la  question,  les  dispositions  diverses  adoptées,  ainsi  que 
les  résultats  obtenus  et  les  inconvénients  signalés. 

Je  donnerai  donc,  dans  celte  introduction,  une  analyse  des 
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documents  officiels  et  une  description  succincte  des  disposi- 
tions que  J'ai  visitées  ou  sur  lesquelles  il  m*a  été  fourni  des 
renseignements,  en  suivant  à  peu  près  Tordre  des  dates  et  en 
me  réservant  de  compléter  plus  tard,  s*il  m'est  possible,  les 
données  que  j*ai  recueillies. 

S.  Théorie  pratique  de  la  ventilation^  par  M.  le  docteur  Reid. 
—  L'un  des  documents  les  plus  anciens  et  les  plus  complets 
est  Fouvrage  que  le  docteur  Reid  a  publié  en  1844  sous  le 
titre  de  Illustrations  of  the  theory  and  practice  of  ventilation. 
Cet  ouvrage,  qui  contient  une  foule  d'observations  et  de  re- 
marques très-justes  sur  les  effets  si  variés  de  la  circulation  de 
Tair,  met  en  évidence  les  difficultés  de  la  question  en  même 
temps  qu'il  en  établit  assez  bien  la  solution. 

Malheureusement  l'auteur,  appelé,  par  suite  de  ses  travaux 
et  d'une  enquête  au  Parlement,  à  modifier  les  dispositions  et 
les  appareils  déjà  adoptés,  ne  fut  pas  libre  de  suivre  complè- 
tement ses  idées  et  se  laissa  aller  à  recourir  à  des  moyens  à 
peu  près  inverses.  De  là  résulta  un  insuccès,  si  ce  n'est  com- 
plet, au  moins  assez  grand  pour  que  la  direction  du  service 
lui  fût  retirée. 

Mais  son  ouvrage  n'en  a  pas  moins  le  mérite  réel  d'élucider 
la  question,  et  c'est  ce  qui  m'a  engagé  à  en  donner  l'extrait 
suivant. 

M.  Reid,  qui  était  à  Edimbourg  chargé  d'un  cours  de  chi- 
mie, avait  utilisé  de  diverses  manières  la  puissance  de  l'appel 
pour  obtenir  des  effets  de  ventilation,  auxquels  il  Attribuait 
des  résultats  probablement  un  peu  exagérés,  mais  qui,  jus- 
qu'à un  certain  point,  peuvent  être  au  moins  fort  voisins  de 
la  vérité.  Il  en  cite  quelques-uns  que  je  crois  devoir  repro- 
duire, malgré  la  couleur,  tant  soit  peu  britannique,  de  ces 
exemples  et  de  leur  appréciation. 

5.  Exemples  des  avantages  d'une  ventUalion  convenable  cités 
par  k  docteur  Reid.  —  <  Il  y  a  quelque^années,  dit«il^  environ 
cinquante  membres  d'un  des  clubs  de  la  Société  royale  à 
Edimbourg  dînèrent  dans  un  appartement  que  j'avais  (ait 
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construire  et  d*où  les  produits  de  la  combustion  des  becs  de 
gaz  étaient  exclus  à  l'aide  d'un  tuyau  fixé  aux  appareils  et 
caché  dans  le  pendentif  gothique  auquel  ils  étaient  suspen- 
dus. Une  abondante  quantité  d'air  à  une  douce  température 
circulait  dans  l'appartement  pendant  toute  la  soirée ,  et  son 
effet  était  variS  de  temps  à  autre  en  y  mêlant  des  substances 
odoriférantes»  de  manière  à  pouvoir  produire  successive* 
ment  les  parfums  d'un  champ  de  lavande  ou  d'un  bosquet 
d^oraogers. 

c  Pendant  tout  le  temps  du  dîner,  les  convives  ne  firent 
aucune  remarque  spéciale  ;  mais  le  maître  d'hôtel  qui  avait 
fourni  le  repas  et  qui  était  familier  avec  leurs  habitudes, 
parce  qu'il  les  traitait  ordinairement,  fit  remarquer  aux 
commissaires  que  l'on  avait  consommé  trois  fois  plus  de  vin 
que  ne  le  &isait  ordinairement  la  même  société;  dans  la 
même  salle  éclairée  au  gaz  et  non  ventilée.  Il  ajouta  qu'il 
avait  été  surpris  de  voir  des  convives,  qui  ne  buvaient  habi- 
tuellement que  deux  petits  verres  de  vin,  consommer,  sans 
hésiter,  plus  d'une  demi-bouteille  ;  que  d'autres,  dont  l'usage 
était  de  boire  une  demi-bouteille,  en  avaient  pris  une  et  de- 
mie, et  qu'en  définitive,  à  la  fin  du  repas,  il  avait  été  obligé 
de  faire  chercher  beaucoup  plus  de  voitures  qu'à  l'ordinaire 
pour  reconduire  les  convives  chez  eux.  > 

Le  docteur  Reid  a  soin  d'ajouter  que  des  informations  ulté- 
rieures, prises  sur  la  santé  de  ces  convives,  lui  avaient  appris 
qu'il  n'était  résulté  pour  aucun  d'eux  de  conséquence  fâ- 
cheuse de  ce  festin,  et  qu'ils  ne  s'étaient  pas  même  aperçus 
de  l'excès  de  leur  consommation. 

A  l'inverse,  et  comme  effet  moins  avantageux  d'une  abon- 
dante ventilation,  le  docteur  cite  l'exemple  de  certaines  ma- 
nuEau^ures,  où  le  grand  renouvellement  de  l'air  avait  déve- 
veloppé  chez  les  ouvriers  un  tel  surcroit  d'appétit,  que  la 
paye,  qui  leur  suffisait  auparavant»  était  devenue  trop  faible 
pour  satisfaire  leur  faim.  Il  ajoyte  enfin  que,  dans  toute  mai- 
son bien  ventilée,  la  dépense  en  vins  et  en  nourriture  est  plus 
considérable  qu&dans  celles  qui  le  sont  mal,  et  qu'une  fête 
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donnée  dans  des  salons  où  l'on  étouffe  et  où  Tair  est  saturé 
de  vapeurs  est  beaucoup  plus  économique  que  si  elle  avait 
lieu  à  l'air  libre. 

Malgré  l'apparence  un  peu  excentrique  de  ces  réflexions, 
on  ne  peut  s'empêcher  de  reconnaître  que  les  conséquences 
en  sont  justes,  et  qu'une  ventilation  convenable  ne  peut  que 
contribuer  à  entretenir  toutes  les  fonctions  dans  un  état  sa- 
tisfaisant, en  même  temps  qu'elle  laisse  plus  de  lucidité  à 
l'intelligence. 

4.  Difficullés  provenant  de  la  divergence  des  opinions  et  des 
sensations.  —  Le  docteur  Reid  énumère  longuement  les  diffi- 
cultés et  les  tribulations  qu'éprouve  tout  ingénieur  qui  s'oc- 
cupe de  ventilation,  par  suite  de  la  différence  des  apprécia- 
tions personnelles.  Tandis  qu'un  membre  du  parlement  se 
plaignait  de  l'excès  de  la  chaleur,  un  autre  venait  déclarer 
qu'il  souffrait  du  froid  ;  l'un  demandait  une  température  de 
11  à  12%  un  autre  celle  de  21  à  22%  etc.  En  présence  de  pa- 
reilles divergences  d'appréciation,  cl  dans  l'impossibilité  d'y 
satisfaire,  il  faut  établir  des  prescriptions  générales,  des 
moyens  d'en  constater  l'exécution  et  des  agents  respon- 
sables. 

Il  y  a  aussi,  pour  les  lieux  de  réunions  nombreuses,  à  tenir 
compte  de  certaines  circonstances. 

A  la  Chambre  des  communes,  on  élevait  la  température  à 
16  ou  17*  avant  l'ouverture,  et  pendant  la  séance  elle  variait 
de  17  à  21%  selon  l'activité  de  la  ventilation,  qui  doit  elle- 
même  être  réglée  d'après  le  nombre  des  membres  présents, 
la  température  à  laquelle  on  peut  abaisser  l'air  quand  il  fait 
chaud,  et  son  degré  d'hygromélricité. 

Le  docteur  assure  que,  dans  des  séances  de  nuit,  où  les 
débats  avaient  duré  longtemps,  il  lui  est  arrivé  quelquefois 
de  faire  modifler  plus  de  cinquante  fois  la  marche  des  appa- 
reils. 

Comme  fait  général,  il  a  remarqué  qu'avant  l'heure  du. 
dîner  on  peut,  avec  avantage,  diminuer  l'activité  de  la  ven- 
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lilalion  et  élever  la  température,  A  l'inverse,  après  dîner, 
les  autres  circonstances  restant  les  mêmes,  la  température 
doit  être  abaissée,  la  ventilation  activée  et  le  degré  d*hygro- 
métricité  diminué. 

Vers  la  fin  des  longues  séances,  il  convient  d'élever  un  peu 
la  température. 

Il  insiste  ensuite  sur  les  inconvénients  particuliers  que 
présente  l'emplacement  actuel  du  parlement  :  la  fumée  des 
bateaux  à  vapeur,  celle  des  maisons  voisines,  l'odeur  des 
cuisines,  les  huiles  empyreumatiques  des  usines  à  gaz  qui 
nagent  sur  les  eaux  de  la  Tamise,  les  exhalaisons  du  cime- 
tière de  Westminster,  celles  des  rues,  et  jusqu'à  la  fumée  de 
tabac,  etc.  Le  pauvre  docteur  voyait  alors  partout  des  enne- 
mis de  la  ventilation.  Qu'eûl-il  dit  en  1862? 

tf .  Influence  de  Fêtât  hygrométrique  de  Vair  sur  les  effets  de  la 
ventilation.  —  Le  docteur  Reid*  fait  observer  avec  raison  que 
l'air  froid  contient  peu  d'eau  à  l'état  de  vapeur  dissoute,  et 
que  quand,  après  avoir  été  échauffé,  il  arrive  au  contact  du 
corps,  il  lui  enlève  rapidement  de  l'humidité.  La  peau  de- 
vient alors  sèche  et  dure,  les  narines  et  les  organes  respira- 
toires sont  affectés,  et  une  disposition  à  la  toux  se  manifeste. 
Il  faut  donc,  en  hiver,  pour  éviter  ces  effets,  donner  à  l'air 
chauffé  artificiellement  le  degré  d'humidité  correspondant  à 
la  température  à  laquelle  on  l'élève. 

L'été,  l'air  est  naturellement  à  peu  près  saturé  de  vapeur, 
et  il  faut  chercher  à  le  rafraîchir  avant  qu'il  ne  pénètre  dans 
les  lieux  à  ventiler,  afin  d'abaisser  de  quelques  degrés  seu- 
lement sa  température. 

6.  Électrisation  de  Fair.  —  Le  développement  de  la  vapeur 
étant  toujours  accompagné  d'un  dégagement  d'électricité, 
c'est  à  cette  circonstance  que  l'on  attribue  la  formation  de 
l'ozone,  et  il  n'est  pas  improbable  que  la  saturation  bygro- 

•  Page isa. 
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métrique  de  Tair  arlificiellement  obtenu  puisse  avoir  en  outre 
Tavantage  d'augmenter  la  proportion  d*ozone  qui  existe  na- 
turellement dans  Tair.  (Test  une  expérience  à  faire. 

7.  Purification  de  Fair, —  Le  docteur  Reid  *  recommande  : 
1<>  D*empècber  Tintroduction  de  la  suie,  que  répand  dans 

l'atmosphère  des  villes  anglaises  Fnsage  da  charbon  de  terre» 
en  obligeant  l'air  à  traverser  des  toiles  à  larges  maiUes  on 
un  canevas  ; 

2^  De  mouiller  Tair,  en  le  forçant  à  passer  dans  une  sorte 
de  poussière  d'eau. 

Ces  deux  conditions  sont  encore  remplies  au  parlement, 
comme  je  l'indiquerai  plus  loin. 

8.  Volume  d'air  extrait. — Suivantle  docteur  Reid,  le  volume 
d'air  qu'il  convient  d'admettre  varie  non-seulement  avec  le 
nombre  des  personnes,  avec  les  saisims,  avec  l'état  de  l'at- 
mosphère, mais  encore  avec  les  heures  de  la  journée.  Dans 
les  séances  avant  les  repas,  il  faut  moins  d'air  que  pour  celles 
qui  ont  lieu  après  le  dîner. 

Le  plus  grand  volume  nécessaire  à  la  Chambre  des  com- 
munes correspondrait,  à  Londres,  à  la  saison  d'autooaime,  où 
l'air  est  chaud  et  humide,  le  vent  peu  sensible,  venant  géné- 
ralement de  Test,  le  baromètre  bas,  le  sol  humide  et  la  m&rét 
élevée.  A  ce  moment,  50  000  pieds  cubes  par  minute,  ce  qui 
revient  à  peu  près  &  64  000  mètres  cubes  à  l'heure,  sont  à 
peine  suffisants  si  la  Chambre  des  communes  est  pleine. 

Or,  d'après  des  relevés  rapportés  par  le  docleur  Reid,  le 
nombre  des  personnes  présentes  s'est  élevé  au  plus  à  800. 
Le  volume  ci-dessus  correspondrait  donc  à  105  mètres  cubes 
par  heure  et  par  individu,  ce  qui  excède  les  évaluations  que 
i'ai  données  dans  un  travail  précédent,  et  que  quelques  per- 
sonnes sont  tentées  de  trouver  exagérées. 

Malgré  ce  chiffre  élevé,  la  ventilation,  même  avec  les  amé- 
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liorations  qu'elle  a  reçues»  se  paraît  pas  satisfaisante.  Le 
mode  d*iDtroduclion  à  Iravers  des  (apis  que  Ton  a  adopté  et 
que  j'indiquerai  plus  loin,  doit  apporter  très-probablement, 
à  l'arrivée  de  l'air  nouveau  par  les  orifices  disposés  à  cet  effet, 
un  obstacle  qui^empécfae  son  volume  d'atteindre  celui  de 
l'évacuation  et  déterminer,  comme  j'ai  eu  l'occasion  de  le 
constater,  des  courants  d'air  très-considérables,  entrant  par 
les  portes  et  par  les  ouvertures  accidentelles. 

9.  Dispositions  proposées  pour  la  Chambre  des  communes.  — 
M.  le  docteur  Reid*  donne  la  description  d'un  projet  qu'il  avait 
proposé  pour  la  ventilation  de  la  Chambre  des  communes  et 
dans  lequel  l'admission  de  l'air  devait  avoir  lieu  par  le  pla- 
fond et  l'extraction  par  le  plancher.  Les  dispositions  déjà 


Fig.  1. 


existantes  et  que  l'on  ne  voulut  ou  que  l'on  ne  put  sans  doute 
pas  changer,  dans  un  bâtiment  construit,  empêchèrent  l'a- 
doption de  ce  système  rationnel  et  obligèrent  l'auteur  à  laisser 
produire  à  l'inverse  l'entrée  par  le  sol  et  Téchappement  par 
le  haut,  ce  qui  ne  lui  a  pas  réussi,  non  plus  qu'à  ses  succes- 
seurs. A  l'appui  de  la  disposition  qu'il  proposait,  le  docteur  Reid 
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a  fourni  Texemple  d'une  grande  salle  de  réunion  qu'il  avait 
fait  construire  à  Edimbourg  et  dont  il  donne  la  coupe  que 
nous  reproduisons  dans  la  figure  1. 

L'on  voit  de  suite  le  mode  d'introduction  et  de  sortie  pro- 
posé par  l'auteur  et  qui  consistait  dans  l'évacuation  et  l'in- 
troduction de  l'air  par  appel. 

10.  Disposition  pour  éviter  les  inconvénients  de  l'emploi  du 
gaz  d'éclairage  à  l'intérieur,  —  Une  autre  question,  qui  lui 
était  aussi  soumise»  était  celle  de  l'emploi  du  gaz  d'éclairage 
à  l'intérieur  des  salles  et  des  moyens  à  employer  pour  en 
éviter  les  inconvénients. 

II  en  indique  les  solutions  suivantes  que  l'on  comprendra 


Fig.  2. 


Fig.  S. 


de  suite  à  l'examen  des  figures.  Pour  le  cas  d'un  éclairage  à 
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l'aide  de  lustres  placés  au-dessous  d'un  pendentif,  il  propose 
ou  de  conduire  les  gaz  brûlés  par  un  tuyau  traversant  le 
pendentif  et  les  évacuant  directement  à  l'extérieur  (fig.  2),  ou 
de  les  verser  dans  des  conduits,  qui,  après  avoir  longé  les 
longs  pans  de  la  .toiture,  redescendraient  aux  conduits  infé- 
rieurs généraux  de  l'appel  {fig.  3).  Dans  ce  dernier  cas,  la 
chaleur  résultant  de  la  combustion  du  gaz  pourrait  être  en 
partie  utilisée  pour  élever  l'hiver  la  température  des  locaux 
éclairés.  Il  indique  que  la  même  disposition  peut  être  appli- 

Fig.  4. 


a    ' 


quée  au  cas  où  il  y  a  des  lustres  ou  un  éclairage  à  travers  des 
panneaux  horizontaux  ou  inclinés.  La  figure  4  fait  compren- 
dre la  disposition  exécutée  pour  éclairer  tout  le  pourtour 
d'un  plafond  par  une  corniche  en  panneaux  transparents. 

Le  gaz  afflue  par  deux  tubes,  l'un  c  destiné  à  ahmenter  les 
becs  permanents,  l'autre  b  qui  ne  sert  qu'à  Tallumage.  Le 
premier  porte  environ  60  becs  et  le  second  est  percé  d'une 
infinité  de  trous.  En  allumant  celui-ci  en  un  seul  point,  la 
flamme  se  communique,  de  proche  en  proche,  sur  toute  sa 
longueur  et  allume  tous  les  becs  permanents  du  tuyau  c.  Cela 
fait,  on  ferme  le  robinet  du  tuyau  d'allumage  b  et  les  becs 
permanents  restent  seuls  lumineux. 

Par  ce  dispositif,  une  seule  ouverture  est  nécessaire  pour 
Tallumage  général,  et  le  léger  échappement  de  gaz  qui  se 
produit  ne  présente  pas  d'inconvénients,  parce  que  la  cor- 
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Dîche  creuse  est  toujours  soamise  à  Faction  de  l'appel  gé-  ^ 
néral  de  yentilation. 

L'auteur  indique  enfin,  par  une  sorte  de  plan  général  qu'il 
est  inutile  de  reproduire,  que,  pour  la  Chambre  des  com- 
munes, les  lustres  principaux  placés  au  plafond  devaient  avoir 
leurs  conduits  spéciaux  d'évacuation  des  gaz  brûlés»  et  que 
ces  conduits  recevaient  par  des  branchements  particuliers 
les  gaz  de  tous  les  autres  appareils.  Des  vannes  régulatrices 
étaient  d'ailleurs  disposées  de  manière  à  modérer  le  tirage 
particulier  de  chacun  des  appareils. 

il.  Enquête  de  1854.  —  En  1854,  la  Chambre  des  lords  a 
fait  une  çnquète  très-détaillée  sur  les  résultats  obtenus  avec 
les  différents  appareils  de  chauffage,  de  ventilation  et  d'éclai- 
rage employés  ou  i  employer  dans  le  nouyeau  palais  du 
parlement.  Les  questions  relatives  à  ces  parties  du  service 
sont  traitées  et  décidées  séparément  par  chacune  des  deux 
Chambres,  quoique  les  lieux  de  leurs  séances  et  toutes  leurs 
dépendances  soient  situés  dans  le  même  b&timent  et  très- 
rapprochés  les  uns  des  autres. 

Déjà,  à  cette  époque,  la  salle  de  la  Chambre  des  communes 
était  chauffée  et  ventilée  par  les  appareils  que  nous  décrirons 
plus  loin,  mais  la  Chambre  des  lords  Tétait  encore  au  moyen 
de  ceux  que  le  docteur  Reid  avait  établis,  et  au  nombre 
desquels  étaient  des  ventilateurs. 

Dans  cette  enquête,  M.  Goldsvrorthy  Gumey,  à  qui  la 
Chambre  des  lords  a  définitivement  confié  la  direction  des 
travaux  et  du  service  du  chauffage  et  de  la  ventilation  des 
parties  du  palais  qui  lui  sont  affectées  et  qui  avaient  déjà 
reçu  les  mêmes  attributions  de  la  Chambre  des  communesj 
a  exprimé  des  opinions  que  nous  allons  chercher  à  résumer 
ainsi  qu'il  suit  : 

Les  émanations  de  la  transpiration  cutanée  altèrent  davan* 
tage  la  pureté  de  l'air  que  les  effets  de  la  respiration. 

L'extraction  de  ces  émanations  au  niveau  et  au  travers  du 
plancher  les  entraîne  avant  qu'elles  n'aient  pu  s'élever  et  se 
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mêler  à  l'air  qui  doit  être  respiré,  et  plus  IM  eHes  peuvent 
être  enlevées  mieux  cela  vaut.  II  insiste  pour  montrer 
qu'une  grande  partie  de  l'air  vicié  tend  naturellement  à  se 
maintenir  paës  du  sol,  tandis  que  l'air  provenant  de  ia  res- 
piration et  de  la  chaleur  développée  par  le  contact  des  corps  ' 
tendrait  à  faire  monter  Tazole,  à  moins  qu'une  cause  con* 
traire  ne  s'y  opposât. 

Son  opinion  définitive  est  qu'il  est  dMrabk  que  Vair  nouveau 
arrwe  par  le  haut  et  que  Vair  vicié  soU  extrait  par  le  bas  *. 

Il  ajoute  **  que,  dans  les  lieux  où  il  a  établi  une  ventilation, 
l'air  entre  par  le  plafond  et  sort  par  le  plancher,  mais  que 
dans  certams  cas  on  peut  renverser  le  mouvement  avec  une 
grande  facilité,  par  l'action  d'un  petit  foyer,  tandis  que  l'em- 
ploi d'une  madime  de  vingt  chevaux,  alors  en  usage  au  par- 
lement, cause  une  sujétion  dont  on  peut  se  dispenser. 

0  assure  que  les  courants  descendants  ont  été  trouvés  plus 
agréables  et  plus  efficaces  que  les  courants  ascendants. 

Relativement  à  l'influeBce  relative  de  la  température,  de 
la  vitesse  et  du  degré  d'hygrométricité  de  l'air,  il  s'exprime 
en  ces  tenues'^''*: 

<  Des  courants  partiels  à  la  surface  du  corps  sont  moom- 
modes,  parce  qu'ils  lui  enlèvent  la  chaleur  par  l'effet  de  Té- 
vaporatioii.  Il  y  a  en  outre  une  autre  cause  de  la  sensation  du 
froid,  c'est  l'état  hygrométrique  de  l'atmosphère.  J'ai  entendu, 
dit-il,  des  personnes  se  plaindre  du  froid  dans  des  lieux  où 
le  thermomètre  marquait  21  degrés,  et  j'en  ai  également  vu 
d'autres  qui  avaient  trop  chaud,  quand  la  température  n'était 
que  de  15*,5.  La  cause  n'était  pas,  dans  le  premier  cas,  l'éva- 
poration  produite  par  les  courants  d'air,  mais  l'état  de  séche- 
resse de  l'air  qui  produit  exactement  le  même  eCTet.  Lorsque 
l'hygromètre  marque  8  à  9  degrés  (mesure  anglaise^  l'air 
est  sec,  il  dessèche  la  peau  comme  un  courant  et  produit  la 
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même  sensation.  Le  terme  le  plus  convenable  d'hygromclri- 
cilé  est  à  4  ou  5  degrés.  » 

M.  Ch.  Barry,  architecte  du  palais,  déclare  qu'il  est  tout  à 
fait  impossible  d'éviter  le  désagrément  de  courants  partiels, 
quand  l'air  est  admis  par  le  plancher  et  près  des  personnes*. 

M.  Ëd.Pleydell  Bouverie,  membre  du  parlement,  interrogé 
dans  l'enquête,  dit  **  que  le  projet  de  M.  G.  Gurney,  dans  sa 
perfection,  était  de  faire  arriver  l'air  par  le  haut,  mais  qu'il 
n'a  eu  ni  le  temps,  ni  les  moyens  de  le  faire  à  la  Chambre  des 
communes  et  qu'il  a  été  obligé  de  le  faire  affluer  par  le  bas. 

Lord  Ch.  Fox  Russell***  déclare  que  la  ventilation  a  été 
très-améliorée  par  M.  G.  Gurney,  et  il  pense  que  sous  ce  rap- 
port le  plus  grand  perfectionnement  consiste  en  ce  que  l'on 
a  obtenu  l'effet  si  désirable  de  la  fraîcheur  de  l'air  chaud, 
ce  qui  n'avait  jamais  existé  dans  celte  Chambre.  L'air  chaud 
semblait  toujours  auparavant  torride,  brûlé,  tandis  que 
maintenant  l'on  a  de  l'air  chaud  et  en  même  temps  rafraî- 
chissant. (Cela  tient  évidemment  au  procédé  employé  pour 
donner  en  tout  temps  à  l'air  le  degré  d'humidité  convenable.) 

A  côté  de  ces  déclarations  favorables  aux  dispositions  que 
M.  G.  Gurney  a  été  obligé  d'adopter,  contrairement  à  son 
opinion,  il  y  a  certaines  objections  assez  graves  contre  l'in- 
troduction de  l'air  parle  plancher,  et  qu'il  importe  de  prendre 
en  considération. 

M.  R.  Vernon-Smilh,  membre  de  la  Chambre  des  commu- 
nes, reconnaît  que  les  dispositions  adoptées  par  M.  G.  Gurney 
ont  apporté  un  grand  perfectionnement  au  système  précé- 
dent, que  l'on  n'éprouve  plus  dans  la  chambre  cette  sensa- 
tion oppressive  que  l'on  ressentait  toujours  avec  le  précédent 
dispositif,  et  qu'il  est  sensible  pour  chacun  que  l'air  parait 
plus  frais  et  plus  léger. 

Mais  qu'il  s'élève  beaucoup  de  poussière  au-dessous  des 
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personnes  ;  que  quand  on  arrive  dans  la  chambre,  quoique 
les  tapis  posés  sur  le  grillage  en  fonte  soient,  à  ce  que  Ton 
assure,  battus  tous  les  matins,  Ton  aperçoit  encore  une 
grande  quantité  de  poussière  qui  s'élève  ;  quand  on  frappe 
quelque  peu  avec  les  pieds,  il  s*en  dégage  encore  davantage. 

Cet  inconvénient  existait  avec  Tancien  dispositif,  et  il  n'a 
pas  disparu  avec  le  nouveau,  où  Ton  a  été  obligé  de  con« 
server  Tadmission  de  Tair  par  le  plancher. 

M.  Ed.  Stilliug-Flut-Cayley,  membre  du  parlement,  re- 
proche à  l'introduction  de  Fair  par  le  plancher,  que  cet  air 
est  souvent  trop  froid,  ce  qu'il  attribue  à  l'emploi  de  la  fonte, 
malgré  la  double  épaisseur  du  tapis.  Cette  explication  est 
probablement  erronée,  et  la  sensation  éprouvée  tient  uni- 
quement à  ce  que  l'air  affluent  est  toujours  un  peu  plus  frais 
que  Tair  intérieur,  et  surtout  à  une  température  inférieure  à 
celle  du  corps. 

De  ce  résumé  de  l'enquête  de  la  Chambre  des  lords  l'on 
peut  conclure  que  les  opinions  ont  été  unanimes  pour  recon- 
naître la  supériorité  des  dispositions  adoptées  par  M.  6.  Gur- 
ney,  qui  à  procédé  par  aspiration,  sur  celles  de  M.  Reid,  mais 
que  M.  G.  Gurney,  s'il  avait  été  complètement  libre,  aurait 
préféré,  comme  M.  Reid  lui-même,  l'introduction  de  l'air  par 
le  haut  et  l'appel  par  le  plancher,  à  la  disposition  contraire 
qu'il  a  dû  conserver,  et  que,  malgré  les  précautions  qu'il  a 
prises,  il  n'a  pu  éviter  les  inconvénients  de  l'élévation  de  la 
poussière  et  du  refroidissement  des  pieds  par  l'effet  de  l'air 
affluent  à  travers  le  plancher. 

D'une  autre  part,  les  effets  favorables  des  moyens  employés 
pour  conserver  à  l'air  le  degré  convenable  d'hygromélricilé 
et  pour  le  rafraîchir  en  été,  paraissent  avoir  eu  l'approbation 
générale  et  mériter  une  sérieuse  attention. 

18.  Chauffage  et  ventilation  des  salles  des  séances  du  parle- 
ment.  —  D'après  ce  qui  précède,  on  voit  que  l'on  a  essayé, 
pour  assurer  le  chauffage  et  la  ventilation  de  ces  salles  et  des 
bureaux  qui  en  dépendent,  divers  procédés  avant  d'arriver  à 
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celai  qui  est  aujourd'hui  en  usage  depuis  trois  ans  et  dont  on 
se  dit  satisfait. 

Vers  1845  h  1847,  on  a  essayé  le  système  de  rinsufflation 
à  Taide  de  deux  ventilateurs  qui  existent  encore,  mais  qui  ne 
fonctiomient  plus  depuis  longtemps.  L'un  se  composait  de 
deux  roues  à  aubes  planes,  de  6  mètres  de  diamètre  sur 
1  mètre  environ  de  largeur  chacune  ;  Tautre  de  6  mètres  de 
diamètre»  à  aubes  courbes,  entourés  de  deux  enveloppes 
tronconiques,  offrant  à  la  circonférence  extérieure  une  kr- 
geur  de  (r,75.  L'air  que  ces  ventilateurs  devaient  refouler 
était,  au  préalable,  chauffé  par  des  jeux  de  tuyaux  à  vapeur 
verticaux  en  très-grand  nombre  et  de  O-'ylO  à  0",12  de  dia- 
mètre. 

Tons  ces  appareils  sont  complètement  abandonnés.  On  a 
également  renoncé  à  l'emploi  de  l'eau  chaude,  auquel  on  re* 
prochait,  dit-on,  la  lenteur  de  réchauffement. 

Le  système  qui  fonctionne  aujourd'hui  d'une  manière  qui 
parait  assez  satisfaisante,  au  moins  quant  à  la  température, 
est  uniquement  basé  sur  l'aspiration. 

Sous  chacune  des  salles  d'assemblée  des  lords  ou  des  com- 
munes se  trouve,  au  rez-de-chaussée,  une  salle  de  même 
dimension  et  d'environ  5»,50  de  hauteur,  partagée  par  un 


Fig.  5. 
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plancher  intermédiaire,  dont  la  plus  grande  partie  est  formée 
par  des  grilles.  Sur  le  sol  inférieur  régnent  quatre  rangées 


RENSEIGNEMENTS  SUR  LA  YENTIUTION.  15 

parallèles  de  tuyaux  chauffés  à  la  vapeur  et  qui  n'ont  que 
0",025  diamètre  intérieur.  Ces  tuyaux  sont,  de  distance  en 
distance,  renflés  et  entourés  de  plaques  de  tôle  carrées  des« 
tinées  à  absorber  par  conductibilité  (fig.  5)  et  à  transmettre  à 
Tair  la  chaleur  abandonnée  par  la  vapeur  condensée,  que 
des  tuyaux  de  retour  ramènent  aux  chaudières. 

Les  tuyaux  principaux  d*arrivée  de  la  vapeur  ont  environ 
0*,025  de  diamètre  intérieur.  Ils  sont  soigneusement  enve- 
loppés. Ceux  de  retour  d'eau  ont  à  peu  près  0»,014  de  dia- 
mètre. 

L'air  nouveau,  que  l'on  veut  faire  pénétrer  dans  les  salles, 
entre  dans  ces  chambres  inférieures  par  de  très-larges  ou- 
vertures, égales  en  surface  au  moins  à  la  moitié  de  chacun 
des  grands  côtés,  et  devant  lesquelles  sont  étendues  vertica- 
lement des  espèces  de  rideaux  en  canevas  à  grandes  mailles, 
que  l'air  est  obligé  de  traverser  avant  d'entrer  dans  les  salles 
et  contre  lesquelles  il  se  débarrasse  de  la  poussière.  Cet  air 
est  pris  au  rez-de-chaussée  et  au  niveau  des  cours. 

Afin  qu'il  ne  devienne  pas  trop  sec,  même  l'hiver,  par 
suite  de  réchauffement  qu'il  éprouve,  on  a  placé  les  tuyaux 
de  retour  de  vapeur  dans  une  auge  où  il  y  a  de  l'eau,  qui, 
échauffée  par  celle  qui  provient  de  la  condensation,  se  trans- 
forme en  partie  en  vapeur.  L'été,  pour  rafraîchir  Tair,  on  a 
disposé  devant  chaque  orifice  d'entrée  de  l'air  un  petit  tuyau 
percé  d'un  orifice  capillaire  et  qui,  au  moyen  d*un  robinet, 
permet  de  répandre  en  avant  du  canevas  et  en  dehors  de  la 
salle  une  sorte  de  poussière  aqueuse  qui,  en  se  vaporisant, 
refroidit  très-notablement  tel  air  au  moment  où  il  arrive. 

Cette  évaporation  de  l'eau  produit  un  effet  très-remarqua- 
ble :  car,  d'après  ce  que  l'on  m'a  assuré,  quand  la  tempéra- 
ture extérieure  était  de  26^  environ,  l'on  a  pu  abaisser  celle 
de  l'air  dans  les  chambres  à  air  à  18^  et  même  à  12^  Si  ce 
résultat,  que  je  chercherai  à  faire  constater,  est  exact,  il  y 
aurait  là  un  moyen  assuré  de  rafraîchir  Tair  à  introduire 
pendant  l'été  dans  les  lieux  à  ventiler.  Il  convient  d*ailleurs 
de  remarquer  que  le  volume  d'eau  ainsi  répandu  dans  Tair 


16  INTRODUCTION. 

est  excessivement  faible,  qu'il  est  divisé  en  poussière  aqueuse 
à  peine  perceptible,  et  qu'il  en  arrive  très-peu  sur  le  soi,  qui 
est  dallé  et  pourrait  être  bitumé. 

L'air  qui  est  entré  ainsi  par  appel  dans  la  chambre  infé- 
rieure pénètre  dans  la  salle  d'assemblée,  située  Immédiate- 
ment au-dessus,  à  travers  des  grillages  en  fonte  qui  régnent 
sur  toute  son  étendue  et  qui  laissent  libre  pour  son  passage 
au  moins  le  tiers  de  leur  surface  totale.  Cet  air  débouche 
sous  tous  les  gradins  latéraux  et  sous  tous  les  bancs  et  pas- 
sages. Sur  les  marches  et  dans  une  partie  des  couloirs,  les 
grilles  sont  simplement  recouvertes  d'une  sorte  de  filet  ou 
tapis  de  sparterie  à  larges  mailles,  laissant  des  ouvertures  à 
peu  près  égales  en  surface  à  celles  des  orifices  des  grilles. 
Mais,  aux  places  des  membres  des  assemblées,  il  y  a  sur  les 
grilles  un  premier  tapis  aussi  en  sparterie,  à  tissu  très-ou- 
vert, que  Ton  recouvre  d'un  vrai  tapis,  assez  mince  et  per- 
méable à  l'air. 

Cette  disposition,  qui  a  pour  but  d'éviter  aux  personnes 
l'inconvénient  de  l'arrivée  de  l'air  frais  vers  les  jambes,  ap- 
porte un  obstacle  sensible  à  l'introduction  de  l'air,  et  il  parait 
même  que,  pour  certaines  personnes,  elle  n'est  pas  encore 
suffisante,  attendu  que  j'ai  vu,  à  quelques  places,  qu'entre  les 
deux  tapis  on  en  a  inséré  un  troisième  en  toile  peinte  et  tout 
à  fait  imperméable. 

Un  autre  inconvénient  du  passage  de  l'air  à  travers  les 
tapis,  c'est  de  donner  lieu  à  l'élévation  d'une  grande  quan- 
tité de  poussière  dès  qu'on  marche  dessus.  C'est  ce  qui  a  été 
déclaré  dans  l'enquête  de  1854,  comme  on  l'a  dit  plus  haut. 

Outre  ces  orifices  d'accès  de  l'air,  on  en  a  ménagé  d'autres 
plus  libres  dans  certains  endroits,  soit  par  des  conduits  ver- 
ticaux, qui  débouchent  à  2  mètres  environ  au-dessus  du  sol, 
soit  dans  quelques  parois  verticales  des  passages  de  circu- 
lation. 

D'une  autre  part,  la  température  à  laquelle  on  élève  l'air 
dans  la  chambre  à  air  est,  à  très-peu  près,  celle  que  l'on  veut 
conserver  dans  la  salle  pendant  l'hiver.  Ainsi,  quand  l'air  est 
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à  zéro  h  Textérieur,  on  peut  réchauffer  dans  la  chambre  à 
air  à  16  on  17^  et  la  température  de  la  salle  ne  dépasse  pas, 
assure-t-on,  18  à  20^  On  a  vu  que  l'été,  par  Févaporation  de 
TeaUy  on  peut  aussi  ramener  Tair  extérieur  à  18^  environ. 

Il  résulte  de  là  que,  dans  toutes  les  saisons,  Tair  introduit 
est  à  une  température  très-peu  différente  de  celle  que  Ton 
veut  maintenir  dans  les  salles  d'assemblée.  Ce  résultat  mérite 
confirmation  ;  mais  on  comprend  de  suite  qu'il  ne  peut  être 
obtenu  que  par  l'admission  et  par  l'extraction  d'une  quantité 
d*air  assez  considérable,  à  moins  que  l'étendue  des  surfaces 
refroidissantes  des  murs  et  des  fenêtres  ne  compense  l'effot 
de  réchauffement  produit  par  la  présence  des  membres  et 
du  public. 

L'extraction  de  l'air  vicié  se  fait  par  l'aspiration  énergique 
que  produit  une  cheminée  qui  est  ménagée  dans  une  des 
hantes  tours  du  palais.  Cette  cheminée  a  environ  1 15  mètres 
de  hauteur  sur  l",80  de  diamètre  intérieur  à  la  base  ;  on  la 
chauffe  à  l'aide  du  coke. 

L'air  vicié  sort  des  salles  de  deux  façons  différentes.  Dans 
la  partie  assez  restreinte  qui  est  occupée  par  le  public,  il  est 
appelé  à  travers  les  grilles  qui  ne  sont  recouvertes  d'aucun 
tapis  et  à  travers  les  contre-marches  de  quelques  gradins 
voisins.  Dans  les  autres  parties  de  la  salle,  l'air  nouveau  arri- 
vant au  contraire  par  les  planchers,  l'air  vicié  s'échappe  par 
les  caissons  du  plafond,  dans  lesquels  de  nombreux  passages 
sont  ouverts.  Dans  les  deux  cas,  cet  air  vicié  descend  vers  des 
conduits  inférieurs,  qui  le  mènent  à  la  base  de  la  grande 
cheminée  d'appel. 

Ainsi  l'évacuation  se  fait  par  appel  par  en  bas,  comme 
dans  les  anciennes  chambres  du  parlement. 

En  résumé,  le  système  de  la  ventilation  par  insufflation  a 
été  abandonné,  après  des  essais  infroetueux,  et  remplacé  par 
rhitrodoclion  et  l'extraction  parappel. 

La  Chambre  des  communes  a  SS",27  de  longueur,  13*,72  de 
largeur,  et  1S",50  de  haniteur  au  centre  dm  plafond,  ce  qui 
correspond  à  une  capacité  de  33  819  mètres  cubes  ^iviron. 

VENT.  I.  8 
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La  chambre  à  air  ayant  5"*, 50  de  hauteur  et  la  même  super- 
ficie, on  voit  que  la  capacité  de  cette  chambre  est  d'environ 
5  55  1 

Y^Tq  =  23^^  ^^''®  ^^  '*  ^^'^^  d'assemblée.  Cette  large  pro- 
portion facilite  beaucoup  l'arrivée  de  l'air  et  l'uniformité  de 
sa  température. 

Le  nombre  des  membres  de  cette  Chambre  est  de  373.  En 
tenant  compte  des  absents  et  de  la  présence  du  public,  il  n'y 
a  au  plus  que  800  personnes  dans  la  salle,  et  le  rapport  de  sa 
capacité  à  celui  des  personnes  présentes  est  d'environ  70  à 
80  mètres  cubes  par  personne. 

Aucune  expérience  n'a  été  faite  pour  déterminer  les  volu- 
mes d'air  entrés,  et  je  n'ai  pu  me  procurer  d'autres  résultats 
que  ceux  que  j'ai  rapportés  précédemment.  Quelques  pairs 
que  j'ai  consultés  se  plaignent  que  l'air  intérieur  des  salles 
est  lourd  et  porte  au  sommeil.  Ils  assurent  qu'ils  sont  parfois 
obligés  de  réclamer  l'ouverture  des  fenêtres;  mais  il  faut 
observer  que  les  séances  ont  lieu  le  soir,  après  le  dtner,  et  se 
prolongent  souvent  assez  tard. 

15.  Salle  des  ingénieurs  civils  à  Londres. —  Cette  salle  peut 
contenir  200  personnes.  Elle  est  éclairée  par  deux  lustres  re- 
levés à  fleur  du  plafond  et  presque  logés  dans  sa  surface,  qui 
est,  à  cet  endroit,  garnie  d'une  plaque  de  fonte  percée  d'un 
grand  nombre  de  trous  et  communiquant  avec  un  tuyau 
d'échappement  de  l'air.  C'est  par  ces  deux  tuyaux  que  se 
fait  l'évacuation  de  l'air  vicié  fortement  échauffé  et  appelé 
par  les  lustres. 

L'air  nouveau  arrive  par  un  grand  nombre  de  trous  de 
1  pouce  ou  0'",025  environ  de  diamètre,  percés  sous  les  bancs, 
presque  en  arrière  et  le  plus  loiii  possible  des  jambes  des  as- 
sistants. L'arrivée  de  cet  air  est  très-sensible. 

Le  dessous  de  l'amphithé&tre  peut  communiquer  avec  l'air 
extérieur,  qui  n'est  pas  chauffé. 

Le  13  mai  18^2,  à  la  séance  à  laquelle  nous  avons  assisté,  il 
taisait  très-chaud  dans  cette  salle,  et  il  y  avait  une  certaine 


RENdEIGNEMENTS  SUR  LA  VENTILATION.  19 

odeur  de  gaz.  Il  nous  a  été  assuré  que  Tété  il  y  faisait  exces- 
sivement chaud. 

Le  nombre  d'orifices  percés  dans  le  plancher,  quoique 
déjà  considérable  et  pouvant,  dans  certain  cas,  donner  lieu 
à  une  introduction  d'air  assez  gênante,  n'est  cependant  pas 
suffisant  pour  alimenter  l'appel  que  détermine  la  chaleur 
développée  par  la  combustion  du  gaz.  Il  en  résulte  qu'il  s'é- 
tablit par  la  porte  supérieure  d'admission,  dans  l'amphi- 
théâtre, un  courant  d'air  rapide  et  incommode. 

14.  Maison  particulière  à  Londres.  —  L'intérieur  de  cette 
maison  est  éclairé  au  gaz.  Il  y  a  au  rez-de-chaussée,  dans  la 
salle  à  manger,  deux  lustres  de  trois  becs  chacun,  et  autant 
au  premier  étage,  dans  les  deux  salons.  Au-dessus  de  chaque 
lustre,  au  plafond,  est  une  rosace  offrant  à  l'air  chaud  et  aux 
produits  de  la  combustion  des  passages  d'évacuation. 

Dans  l'épaisseur  du  plafond  on  a  ménagé  up  canal  de  O'^ySO 
environ  de  hauteur  sur  0",30  de  large,  qui  conduit  l'air  vicié 
dans  une  cheminée  située  dans  le  mur  mitoyen  et  qui  contient 
un  poêle  annulaire  à  eau  chaude,  destiné  à  activer  Pappel. 

Dans  la  salle  à  manger,  où  le  buffet  est  placé  dans  une  sorte 
d'alcôve,  il  y  a  en  outre,  à  l'un  des  angles,  vers  le  plafond, 
une  large  ouverture,  tout  à  fait  libre,  de  O^^ào  de  diamètre 
environ,  formant  l'origine  d'un  tuyau  qui  se  rend  dans  la 
cheminée  de  l'usine  contigué.  Enfin  la  cheminée,  chauffée  au 
charbon,  contribue  aussi  à  l'évacuation.  On  obtient  ainsi 
l'évacuation  de  l'air  vicié  par  un  appel  activé  par  la  cha- 
leur. 

L'introduction  de  l'air  nouveau  est  déterminée  à  l'aide  d'un 
ventilateur  dont  la  vitesse  est  réglée  par  divers  appareils  in- 
génieux qu'il  est  inutile  de  .décrire.  Elle  se  fait  l""  par  les 
joints  du  plancher,  qui  est  composé  de  madriers  d'environ 
0",15  à  0"',16  de  largeur,  laissant  entre  eux  des  ouvertures 
de  0",006à 0",008  à  peu  près;  2*  par  un  intervalle  de  même 
dimension  qui  règne  à  peu  près  tout  autour  des  pièces,  sous 
la  plinthe,  qui  est  au  bas  du  lambris.  Les  planchers  sont,  à 
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cet  effet,  établis  à  une  distance  convenable  du  plafond  de 
rélage  Inférieur. 

Mais,  comme  cette  introduction  d'air,  relativement  frais, 
serait  parfois  très-génante,  le  plancher  est,  selon  Tusage  an- 
glais, recouvert  d*un  tapis  qui  repose  sur  une  sorte  de  thi- 
baude  végétale.  C'est  &  travers  ces  deui  tissus,  dont  le  supé- 
rieur est  en  moquette  assez  épaisse,  que  l'air  doit  passer  pour 
entrer  dans  les  appartements.  On  conçoit  facilement  qu'il 
éprouve  au  passage  une  résistance  très-sensible,  qui,  pour 
être  vaincue,  exige  que  l'air  acquière,  par  l'action  du  venti- 
lateur, une  certaine  pression.  Cet  effet  se  manifeste  d'une 
manière  très-notable  dès  que  l'on  ouvre  la  communication, 
qui  permet  à  l'air  d'affluer  sons  le  plancher.  Le  tapis  se  sou* 
lève  alors  sur  la  plus  grande  partie  de  son  étendue  et  jusque 
vers  les  extrémités  de  la  pièce,  en  se  bombant  de  O'^^IO  à 
0"',12  au  moins  dans  les  endroits  où  il  n'y  a  ni  meubles  ni 
personnes.  Le  passage  de  l'air  à  travers  ces  tapis  est  cepen- 
dant assez  sensible,  car  en  posant  une  bougie  allumée  à  sa 
surface,  la  flamme  de  cette  bougie  est  légèrement  agitée. 
Quant  aux  orifices  ménagés  sous  la  plinthe  du  lambris,  on  y 
sent  très-bien  à  la  main  l'arrivée  de  l'air,  et  elle  doit  y  être 
naturellement  d'autant  plus  rapide,  qu'il  y  a  sur  le  tapis  plus 
de  meubles  et  de  personnes  qui  gênent  l'arrivée  de  l'air  à 
travei*s  son  tissu.  Cette  dernière  circonstance  doit  avoir  pour 
résultat  de  restreindre  d'autant  plus  l'arrivée  de  l'air  à  tra- 
vers le  tapis,  qu'il  y  a  plus  de  monde  dans  les  appartements, 
ce  qui  montre  l'un  des  inconvénients  d'une  semblable  dis- 
position pour  des  appartements  de  réception. 

Des  vcntelles  mobiles,  de  l'intérieur  de  l'appartement  per- 
mettent de  régler,  de  modérer  ou  de  suspendre,  à  volonté 
et  selon  les  circonstances,  l'arrivée  et  l'évacuation  de  l'air. 

Cette  maison  renferme  une  foule  de  dispositions  ingé- 
nieuses pour  assurer  l'ouverture  et  la  fermeture  des  portes 
dès  qu'on  s'en  approche,  pour  éclairer  l'intérieur  par  des 
becs  de  gaz  placés  a«  dehors,  pour  fermer  les  volets  sans  y 
toucher,  etc. 
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18.  Palais  de  Sydenham,  —  Ce  bàtinpbent  est  établi  sur  un 
terrain  en  pente  assez  prononcée  pour  que  d'un  c&té  Ton 
arrive  de  plain-pied  au  rez-de-chaussée,  tandis  que  de  l'autre 
cet  étage  est  à  plus  àe  4  mètres  au*dessus  du  sol.  Cette  cir- 
constance a  permis  de  réserver  sous  toute  l'étendue  du  rez- 
de-chaussée  un  vaste^  espace  vide^  dont  on  a  tiré  parti  pour 
la  ventilation  et  pour  le  chauffage. 

La  température  qu'il  est  nécessaire  d'entretenir  dans  l'es- 
pace destiné  aux  plantes  tropicales»  que  l'on  nomm^  le  Tro^ 
pical  department^  étant  bien  supérieure  à  celle  dont  on  peut 
se  contenter  pour  le  reste  de  l'édifice,  on  a  été  obligé  d'éta- 
blir une  séparation  &  peu  près  complète  dans  toute  la  hau- 
teur du  bâtiment.  Elle  est  formée  par  un  immense  panneau 
vitré,  qui,  par  l'effet  de  sa  transparence,  interrompt  le  moins 
possible  la  continuité  de  l'aspect  général.  Dans  le  même  but, 
on  a  placé  sous  cette  partie  un  nombre  proportionnellement 
beaucoup  plus  considérable  de  chaudières  et  de  tuyaux  de 
chauffage. 

Le  plancher  du  rez-de-chaussée  est  formé  de  madriers  de 
0",22  de  largeur  moyenne,  séparés  les  uns  des  autres  à  peu 
près  uniformément  de  0"',015  à  0<»,018,  de  sorle  que  l'espace 
vide  qui  permet,  comme  on  va  le  voir,  le  passage  de  l'air, 
est  d'environ  1/12  de  la  surface  totale,  ou  de  1/15  en  tenant 
compte  des  parties  recouvertes  par  différents  objets. 

Cest  sous  ce  plancher,  et  du  côté  de  la  pente  générale  du 
terrain,  que  sont  établies  les  chaudières,  au  nombre  de  vingt- 
cinq,  destinées  à  procurer  partout  la  température  convena- 
ble, qui  est  d'environ  16  à  18  degrés  dans  l'ensemble,  et  de 
30  à  35  degrés  pour  la  partie  réservée  aux  plantes  tropi- 
cales. 

Toutes  ces  chaudières  sont  semblables,  et  ont  la  forme 
d'un  demi-cylindre  annulaire  de  l'^ydO  environ  de  diamètre 
intérieur,  de  0'",45  d'épaisseur,  et  de  5«,50  de  longueur.  Au 
sommet  de  ce  cylindre  s'élèvent  deux  tuyaux  de  départ  de 
Feau  chaude,  de  0",20  de  diamètre,  et  vers  le  fond  pénètrent 
deux  tuyaux  de  retour  du  même  diamètre,  qui  sont  en  corn- 
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munication  avec  les  précédents,  comme  dans  le  chauffage 
par  circulation  d'eau  par  les  tuyaux  généraux  d'aller  et  de 
retour.  Dans  ce  système,  analogue  à  celui  des  serres,  il  n'y 
a  pas  de  récipient  supérieur,  et  les  chaudières  étant  d'ail- 
leurs &  basse  pression,  cela  a  permis  d'employer  des  tuyaux 
de  fonte  d'assez  grands  diamètres,  que  l'on  s'est  contenté 
de  réunir  par  un  emboîtement,  comme  les  conduites  d*eau 
ordinaires.  Tout  le  système  des  tuyaux  d'aller  et  de  retour 
étant  sous  le  plancher  du  rcz-de-chàussée  et  au-dessus  d'un 
sol  non  utilisé,  les  fuites  d'eau,  assez  faibles  d'ailleurs,  qui 
se  produisent,  n'ont  pas  d'inconvénient,  mais  il  n'en  serait 
pas  de  même  dans  d'autres  conditions. 

Chaque  chaudière  alimente  à  peu  près  en  moyenne 
3200  mètres  de  tuyaux  de  circulation  (aller  et  retour  com- 
pris), et  la  totalité  du  développement  de  tous  ces  tuyaux  est 
d'environ  75  à  80  kilomètres,  c'est-à-dire  à  peu  près  la  dis- 
tance de  Londres  à  Douvres. 

L'air  nouveau  qui  doit  être  admis  dans  l'intérieur  est  in- 
troduit sous  les  planchers  par  de  larges  et  nombreuses 
ouvertures  ménagées  dans  les  soubassements  du  b&timent. 
Il  s'y  trouve  en  contact  avec  les  tuyaux  de  circulation  de 
l'eau,  et  est  ainsi  naturellement  appelé  dans  l'intérieur.  Si 
Ton  se  rappelle  que  l'espace  libre  laissé  dans  le  plancher  est 
d'environ  1/15  de  sa  surface,  et  par  conséquent  de  0"*ï,066 
par  mètre  carré,  l'on  voit  qu'en  supposant  seulement  à  l'air 
une  vitesse  d'admission  de  0"*,20  par  seconde,  à  peine  sensi- 
ble aux  organes  les  plus  délicats,  l'on  peut,  par  ce  dispositif, 
introduire,  par  heure  et  par  mètre  carré  de  plancher, 
0»S066  X  0",20  X  3600=47"«,52  d'air;  et  comme  il  n'y  a 
jamais  une  personne  par  mètre  carré  de  superficie  du  plan- 
cher, il  s'ensuit  que,  par  ces  dispositions  très-simples,  l'on 
obtient  une  ventilation  très-abondante  et  en  même  temps 
très-peu  sensible. 

n  est  cependant  probable  que,  dans  les  emplacements 
destinés  au  public  qui  assiste  à  des  concerts,  à  des  lectures, 
la  chaleur  développée  par  les  personnes  venant  en  aide  à 
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rélévation  de  la  température  inférieure,  la  vitesse  de  Tair 
doit  être  plus  grande  que  nous  ne  Tavons  supposé;  mais 
elle  ne  doit  sans  doute  jamais  atteindre  une  intensité  gê- 
nante. 

Quant  au  département  tropical,  où  l'on  ne  fait  que  circu- 
ler, et  où  la  température  est  élevée,  la  vitesse  d'arrivée  de 
l'air  est  insensible  pour  les  promeneurs.   . 

Ce  système  d'admission  de  l'air  conviendrait  parfaitement 
aux  édifices  qui  ont  une  destination  analogue,  tels  que  les 
musées,  les  lieux  d'exposition,  de  promenade,  etc.  Nous  l'a- 
vions indiqué  en  1855  pour  l'Exposition  universelle;  et  pour 
n'avoir  pas  voulu  l'adopter  et  avoir  eu  recours  à  une  simple 
et  unique  galerie  souterraine,  on  a  éprouvé  de  graves  in- 
convénients et  des  difficultés  que  l'on  n'a  pu  surmonter. 

Une  disposition  analogue,  mais  que  je  crois  incomplète 
faute  d'espace  et  surtout  d'orifices  suffisants  d'admission  de 
l'air,  existait  à  l'Exposition  universelle  de  1862  à  Londres. 

Au  palais  de  Sydenham  l'évacuation  de  l'air  est  assurée  à 
l'étage  des  galeries  au  moyen  d'ouvertures  garnies  de  per- 
siennes  mobiles  à  volonté,  et  dans  les  parties  supérieures 
par  des  moyens  analogues.  Les  joints  nombreux  et  inévita- 
bles qu'offrent  toujours  les  panneaux  vitrés  assurent  d'ail- 
leurs des  surfaces  d'écoulement  plus  que  suffisantes.  En 
été,  réchauffement  des  vitrages  par  le  soleil  est  encore  un 
auxiliaire  puissant  pour  cette  ventilation ,  qui  se  fait  ainsi 
exclusivement  par  voie  d'appel  naturel,  dû  aux  seules  diffé- 
rences de  température  et  sans  moyens  auxiliaires  d'é- 
chauffement. 

16.  Ventilation  des  vaisseaux.  —  Le  docteur  Reid,  après 
avoir  cité  l'exemple  d'un  accident  très-grave  arrivé  au  vais- 
seau de  la  marine  royale  le  Minden,  en  1819-20,  dans  lequel 
un  maître  d'équipage  et  cinq  hommes  furent  presque  com- 
plètement asphyxiés  en  descendant  dans  la  cale,  indique 
diverses  dispositions  propres  à  assurer  la  ventilation  de 
toutes  les  parties  d'un  navire. 
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La  plus  générale  est  re* 
présentée  dans  la  figvre  S 
ci-conlre.  L*air  nouveau  en- 
trerait  par    deux   couduUs 
adaptés  aux  écouUUes  a  a, 
qui ,  par  des  ouvertures  con- 
venaMement  réglées,  le  ré- 
partiraient à  tous  les  étages 
supérieurs  à  la  cale.  Des  con- 
duits verticaux  ayant  leurs 
bouches  supérieures  près  du 
plafond    et    distribués    sur 
toute  la  longueur  du  bâti- 
ment à  tribord  et  à  b&bord, 
conduiraient,  séparément  et 
sans   communication    entre 
eux,  l'air  vicié  des  entreponts 
dans  la  cale,  au  milieu  de  la- 
quelle un  conduit  d*évacua- 
tion  vertical,  placé  au-des- 
sous de  l'écoutiUe  centrale, 
déterminerait  Fappel  géné- 
ral de  Tair  vicié.  Des  registres 
convenablement  placés  per- 
mettraient de  régler  l'éva- 
cuation selon  les  besoins  par- 
ticuliers des  diverses  parties 
du  bâtiment. 

L'appel  d'air  vicié  pourrait 
être,  selon  les  cas,  activé  par 
un  foyer  spécial,  par  la  cha- 
leur surabondante  des  four- 
neaux de  cuisine  ou  de  dis- 
tillation de  l'eau,  et  enfin  par 
des  ventilateurs  aspirants. 
Les  cheminées  dlntroduclion 
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et  d'évacuation  pounraieDt  être  terminées  par  des  chapeaux 
mobiles  qui  permettraient  de  profiter  de  Taction  du  yent  ou 
de  la  vitesse  de  marclie  du  navire,  pour  activer  l'entrée  et  la 
sortie  de  l'air. 

Sur  les  bateaux  à  vapeur,  l'action  centrifuge  des  roues 
pourrait  être  mise  directement  à  profit,  ou  bien  l'on  pourrait 
avoir  recours  à  la  {missance  motrice  de  la  machine  pour  faire 
.  agir  des  ventilateurs,  ou  à  celle  d'une  petite  machine  auxi- 
liaire en  tours  de  stationnement. 

Les  dispositions  peuvent  être  très-variées,  selon  la  nature 
de  la  construction  et  la  destination  des  bâtiments,  mais  on 
conçoit  qu'il  n'y  a  pas  de  difficulté  sérieuse  qui  s'oppose  à 
l'introduction  d'une  amélioration  si  importante  pour  l'état 
sanitaire  des  marins. 

17.  Échappement  des  gaz  brûlis  de  Viclairage  à  reœtérieur. 
—  L'usage  de  l'éclairage  au  gaz  dans  l'intérieur  des  lieux 
publics,  des  magasins,  et  même  des  appartements  privés,  a, 
depuis  plusieurs  années,  conduit  en  Angleterre  à  adopter  des 
moyens  d'assurer  l'évacuation  des  produits  de  la  combustion 
à  l'exlérieur,  pour  éviter  ou  atténuer  les  inconvénients  de 
leiur  odeur  et  de  la  chaleur  qu'ils  développent. 

On  en  a  vu  un  exemple  ingénieux  dans  ce  que  nous  avons 
dit  de  la  ventilation  d'une  maison  particulière,  où  le  courant 
détenmné  par  la  chaleur  de  ces  gaz,  aidé  par  un  appareil 
de  diauflTage,  servait  à  ki  ventilation.  La  salle  des  séances  de 
la  Société  des  Ingénieurs  civils  nous  en  a  offert  un  autre  ; 
mais  en  dehors  de  la  question  de  ventilation,  on  rencontre 
fréquemment  en  Angleterre  des  dispositions  ayant  simple- 
Boent  pour  objet  l'évacuation  des  gaz  chauds  produits  par  la 
combustion.  Le  restaurant  français  établi  dans  Regent's  street 
ollre  une  disposition  analogue  à  celle  que  nous  avons  essayée 
au  Conservatoire.  Le  lustre  à  gaz  est  recouvert  par  un  cha- 
peau formant  réflecteur,  et  prolongé  par  un  tuyau  vertical 
de  petit  diamètre,  qui  conduit  les  gaz  à  l'extérieur  de  la  salle. 

On  voit  dans  la  salle  des  Pas-Perdus  du  Parlement  des 


26 


INTRODUCTION. 

candélabres  à  gaz  dispo- 
sés de  manière  que  les 
produits  de  la  combustion 
sont  renfermés  en  rase 
clos  et  s'échappent  vers 
les  galeries  souterraines 
d'appel  par  Tinlérieur  du 
candélabre,  qu'ils  trans- 
forment ainsi  en  sorte  de 
PQèle  en  lui  abandonnant 
une  partie  de  leur  chaleur. 
La  figure  7  donne  une 
idée  de  la  disposition  de 
ces  appareils. 

ÂB  est  le  candélabre  qui 
supporte  le  bec  a  alimenté 
par  un  petit  tuyau  coudé 
66,  et  surmonté  d'un  verre 
ordinaire  dd. 

En  dehors  de  ce  verre 
et  sur  la  partie  supérieure 
AA  du  candélabre,  repose 
un  autre  verre  cylindrique 
ce,  recouvert  par  une  dou 
ble  plaque  D  en  mica,  qui 
s'oppose  à  l'échappement 
des  gaz  brûlés  parla  partie 
supérieure  deCC.  Le  fond 
du  cylindre  CC  est  formé 
aussi  par  une  plaque  de 
mica  u  qui  est  percée  en 
son  milieu  pour  laisser 
arriver  au  bas  l'air  exlé- 
;  ^P  j^  rieur  et  qui  reçoit  le  verre 
'^     -^  intérieur  dd. 

.  Outre  cette   ouverture 
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centrale  la. plaque  ee  en  porte  quatre  autres  disposées  sur 
deux  rayons  perpendiculaires  et  qui  reçoivent  les  extrémités 
de  quatre  tuyaux  ff,  lesquels^  en  se  recourbant  vers  l'axe  du 
candélabre,  viennent  déboucher  inférieurement  dans  un 
tuyau  central  hh^  communiquant  avec  les  galeries  souter- 
raines d'appel. 

On  conçoit  facilement,  à  l'aide  de  la  figure  7  et  de  la  des- 
cription précédente,  que  le  gaz  afDue  par  le  tuyau  bb,  ali- 
mente le  bec,  qui  reçoit  par-dessous  la  plaque  de  mica  ee 
l'air  nécessaire.  Les  produits  de  la  combustion  ne  pouvant 
s'échapper  par  la  partie  supérieure  du  cylindre  CG,  obéissent 
à  l'appel  inférieur,  descendent  par  les  tuyaux  ff  et  gagnent 
le  tuyau  central  hh,  et  de  là  les  galeries  d'appel,  en  aban- 
donnant une  portion  assez  notable  de  leur  chaleur. 

On  comprend  que  de  semblables  appareils  peuvent  per- 
mettre l'emploi  du  gaz  dans  l'intérieur  des  lieux  habités, 
en  évitant  les  inconvénients  de  l'odeur  et  du  mélange  des 
produits  de  la  combustion  avec  l'air  intérieur,  mais  c'est  à  la 
condition  que  les  tuyaux  d'échappement  seront  mis  en  com- 
munication avec  des  conduits  d'appel  suffisamment  éner- 
giques. 

Des  dispositions  analogues  à  celles  que  nous  venons  de 
décrire  devraient  être  employées  dans  les  magasins,  dans 
les  ateliers  et  dans  tous  les  locaux  où  l'on  emploie  un  grand 
nombre  de  becs  de  gaz,  et,  en  les  combinant  convenable- 
ment on  pourrait  utiliser  une  portion  assez  considérable  de 
la  chaleur  développée  par  tous  les  appareils  d'éclairage, 
pour  assurer  l'évacuation  de  l'air  vicié  et  l'arrivée  de  l'air 
nouveau.  Gela  serait  surtout  facile  dans  les  restaurants  et 
dans  les  cafés ,  où  la  chaleur  perdue  des  foyers,  toujours 
allumés  pour  leur  service,  pourrait  être  ainsi  mise  à  profit. 

Chauffage  et  yentilation  de  quelques  hôpitaux  en  Angleterre. 

18.  De  la  ventUatian  de  qxielques  hôpitaux  anglais.  —  M.  le 
docteur  Lefort,  dans  sa  Note  sur  l'hygiène  hospitalière  en 
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France  et  en  Angleterre^  a  donné  sur  les  moyens  ^e  cbanfifage 
et  de  ventilation  usités  dans  quelques  hôpitaux  anglais  des  . 
renseignements  intéressants,  dont  je  reproduirai  ici  une 
partie. 

Les  dispositions  adoptées  en  Angleterre  pour  le  chauffage 
et  la  ventilation  sont  souvent  les  conséquences  de  la  préié«- 
rence  très-prononcée  que  nos  voisins  ont  généralement  pour 
le  chaufEage  à  feu  découvert  avec  des  cheminées  à  la  houille 
et  pour  la  ventilation  par  Tintroduction  plus  ou  moins  directe 
de  Tair  extérieur,  sans  chauffage  préalable.  Le  bas  prix  de  la 
bouille  et  les  conditions  financières  de  l'administration  des 
hôpitaux,  presque  toujours  soutenus  par  des  contributions 
volontaires,  sont  aussi  pour  beaucoup  dans  Tadoption  de  ces 
dispositions. 

D'une  autre  part,  la  grandeur  des  salles  de  malades  dans 
les  hôpitaux  anglais,  étant  généralement  moindre  que  dans 
les  nôtres,  l'action  aspiratrice  des  cheminées,  que  l'on  allume 
même  l'été,  peut  parfaitement  suffire  pour  produire  le  re- 
nouvellement de  l'air  et  assurer  la  salubrité. 

Ainsi,  par  exemple,  à  l'hôpital  de  King's-Gollége,  à  Lon<- 
dres,  une  salle  de  25  mètres  de  longueur,  de  7  mètres  de 
largeur  et  de  4",50  de  hauteur  est  destinée  à  Ik  malades  qui 
ont  ainsi  chacun  12""  1,50  de  superficie  et  56»*%25  d'espace. 
Dans  cette  salle,  il  y  a  trois  cheminées  chauffées  à  la  houille^ 
dont  une  centrale  très-grande,  et  les  deux  autres  plus  petites. 
Or,  des  expériences  directes,  dont  je  ferai  counattre  les  résul- 
tats au  chapitre  v,  ayant  montré  que  la  cheminée  du  cabinet 
de  la  direction  du  Conservatoire,  des  dimensions  ordinaires 
des  cheminées  d'appartements,  modérément  chauffée  à  la 
houille,  pouvait  produire  l'évacuation  de  1000  à  1200  mètres 
cubes  d'air  par  heure,  il  n'y  aurait  certainement  pas  d'exa- 
gération à  admettre  que  chacune  des  deux  petites  cheminées 
de  la  salle  de  l'hôpital  du  King's-CoUége  évacue  aussi  1000 
mètres  cubes  d'air  par  heure,  et  la  grande  1500  mètres 
cubes,  ce  qui  assurerait  ainsi  3500  mètres  cubes  par  hture 
pour  14  malades,  ou  l'énorme  quantité  de  250  mètres  cube 
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par  heure  et  par  malade.  Cette  salle  a  d'aSleurs  neuf  fenêtres 
et  deux  portes,  sans  compter  celles  qui  communiquent  à 
deux  pièces  voisines.  Les  fenêtres  à  coulisses  en  usage  en 
Angleterre,  fermant,  comme  on  le  sait,  toujours  assez  mal 
et  étant  en  outre  souvent,  dans  les  hôpitaux ,  rendues  mo- 
biles, pour  démasquer  des  orifices  de  prise  d*air  extérieur, 
garnis  de  persiennes.  Ton  voit  facilement,  qu'avec  un  pa- 
reil moyen  de  chauffage,  Ton  n'a  pas  à  s'occuper  d'installer 
des  appareils  de  ventilation.  La  seule  précaution  à  pren- 
dre c'est  d'éviter  que  les  arrivées  d*air  ne  soient  incom- 
modes. 

Dans  le  même  hôpital,  deux  autres  salles  de  six  lits  ont 
chacune  une  cheminée  qui  assure  l'évacuation  de  1000  mè- 
tres cubes  d'air  au  moins  par  heure  ou  de  167  mètres  cubes 
par  heure  et  par  lit.  Elles  ont  chacune  trois  fenêtres  et  deux 
portes,  ce  qui  est  plus  que  suffisant  pour  les  rentrées  d'air. 

19.  HâpUal  de  Glaseow.  —  Dans  cet  établissement  dont 
M.  L.  Lefort  a  bien  voulu  me  communiquer  les  plans,  la 
ventilation  s'opère  aussi  par  l'action  directe  de  la  chaleur 
développée  par  la  combustion  de  la  houille  dans  des  chemi- 
nées. L'on  y  a  joint  l'aspiration  produite  par  la  chaleur 
des  parois  des  conduits  de  fumée.  J'emprunte  à  la  note  de 
M.  Lefort,  la  description  suivante  que  l'examen  des  figures 
rendra  encore  plus  claire. 

<  La  façade  (pi.  I,  fig.  1)  est  en  ligne  droite;  mais  en 
arrière,  un  prolongement  de  forme  quadrilatère  renferme 
les  salles  destinées  aux  internes  et  aux  surveillantes.  L'es- 
calier est  placé  au  centre  de  l'édifice,  les  salles,  au  nombre 
de  huit,  deux  pour  chaque  étage,  s'ouvrent  à  droite  et  à 
gauche. 

c  Elles  occupent  toute  la  largeur  du  bâtiment;  chacune 
est  édairée  par  qualonie  fenêtres,  sept  de  chaque  côté  :  ces 
fenêtres  montent  jusqu'au  niveau  du  plafond  ;  leur  base  est 
placée  à  1>>',20  au-dessus  du  sol  de  la  chambre.  L'espace 
qu'elles  occupent  est  au  moins  les  deux  tiers  de  la  Ion- 
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gueur  des  murs  de  façade  :  un  lit  correspond  à  chaque  fe- 
nêtre*. 

<  La  longueur  delà  salle  est  dé  18"*^249  sa  largeur  de  S^^sSe, 
sa  hauteur  de  4"y25.  Sa  capacité  est  par  conséquent  de 
663'"*%57,  et  comme  elle  renferme  19  lits»  dont  3  d'enGants, 
il  en  résulte  que  chaque  malade  a  en  partage  34™'«,93  d*es- 
pace»  et  8""^,2â  de  superficie.  Mais  cette  quantité  déjà  suffi- 
santé,  gr&ce  à  la  ventilation,  est  encore  considérablement 
augmentée,  comme  on  va  le  voir. 

A  l'extrémité  de  la  salfe  opposée  à  la  porte  d'entrée,  s'ouvre 
un  corridor  dont  la  longueur  égale  les  deux  tiers  de  la  salle 
principale.  A  gauche  de  ce  corridor,  se  trouvent  deux  cham- 
bres destinées  à  un  malade  grave  ou  à  un  opéré.  Chacune 
d'elles  a  sa  cheminée  particulière.  La  troisième  donne  accès 
dans  une  salle  très-grande,  éclairée  par  deux  larges  fenêtres, 
chauffée  par  une  grande  cheminée.  Cette  salle,  sert  dans  la 
journée  de  bibliothèque  ou  d'ouvroir;  c'est  le  salon  de  con- 
versation des  malades  de  la  grande  salle,  et  tous  ceux  qui  ne 
sont  pas  retenus  au  lit  doivent  s'y  tenir  pendant  le  jour; 
c'est  là  également  et  sur  la  table  qui  en  occupe  le  centre, 
que  les  repas  sont  servis  à  l'heure  réglendentaire.  A  droite  du 
corridor  s'ouvrent  successivement  :  l' la  chambre  de  la  sur- 
veillante; 20  l'office  ou  lavoir;  S""  une  salle  de  bains  renfer- 
mant de  plus  les  cuvettes,  les  serviettes  et  tout  ce  qui  est  né- 
cessaire pour  la  toilette;  des  lieux  à  l'anglaise,  tenus  dans 
un  remarquable  état  de  propreté,  s'ouvrent,  non  sur  le  cor- 
ridor, mais  dans  la  salle  de  bain.  Enfin,  au  fond  du  corridor, 
on  trouve  la  cage  de  l'escalier  mobile ,  dont  la  ^late-forme 
s'élève  et  s'abaisse  ponr  faciliter  le  transport  à  tous  les 
étages  des  malades  invalides,  des  aliments,  du  charbon,  etc. 

c  Le  chauffage  est  effectué  par  des  foyers  ouverts,  alimen- 
tés au  charbon  de  terre  et  placés  au  centre  de  la  salle,  à 
chaque  extrémité  d'une  cheminée  quadrangulaire,  à  laquelle 


*  Les  trumeaux  sont  beaucoup  trop  étroits  et  les  lits  sont  eu  partie  de- 
vant les  fenêtres. 
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ses  dimensions  permettent  de .  contenir  dans  son  épaisseur 
tous  les  tuyaux  des  autres  étages  (pi.  I,  fig.  2  et  3  )  et  un 
espace  de  1  mètre  sur  ln,20  réservé  au  centre,  est  séparé  en 
lubes  d*aspira1ion  destinés  à  enlever  des  salies  Tair  vicié  par 
la  respiration, 

<  Sur  deux  côtés  du  corps  de  cette  cheminée  centrale  et 
près  du  plafond  de  la  salle,  existe  une  ouverture  qui  conduit 
cet  air  dans  le  tuyau  à  fumée;  sur  les  deux  autres  côtés,  et  au 
même  niveau,  deux  autres  ouvertures  l'amènent  dans  les 
tubes  d'aspiration.  Si  Ton  ajoute  à  ces  quatre  ouvertures 
celles  des  deux  cheminées,  on  aura  six  orifices  pour  l'écou- 
lement de  l'air  vicié  de  la  grande  salle,  écoulement  qui  se 
fait  naturellement;  la  chaleur  du  foyer  suffisant  pour  échauf- 
fer les  tubes  aspirateurs  et  déterminer  le  tirage. 

>  L'air  frais  entre  dans  la  salle  par  trente-cinq  ouvertures 
sans  compter  les  portes.  Six  orifices,  trois  de  chaque  côté, 
placés  dans  le  plafond,  communiquent  par  un  canal  placé 
entre  deux  planchers  contigus  avec  une  ouverture  ménagée 
dans  la  façade. 

>  Les  murs  (pi.  I,  fig.  4)  sont  en  quelque  façon  dédoublés 
et  interceptent  dans  leur  épaisseur  une  sorte  de  canal  inter- 
pariétal, qui  s'ouvre  au  niveau  de  la  partie  supérieure  et  de 
le  partie  inférieure  des  quatorze  fenêtres.  L'air  pénètre  ainsi 
entre  les  murs  et  arrive  dans  la  salle  par  vingt-huit  ouver- 
tures placées  dans  les  angles  que  formëht  les  murs  latéraux 
avec  le  plafond  et  avec  le  plancher.  Il  suffit  de  lever  de  0»,05 
la  moitié  supérieure  ou  de  baisser  de  la  même  quantité  la 
moitié  inférieure  de  chaque  fenêtre  pour  intercepter  en 
grande  partie  l'entrée  de  l'air  par  cette  voie  indirecte.  Enfin 
au-dessus  de  la  porte,  se  trouve  une  large  ouverture  à  claires- 
voie  qu'on  ouvre  et  ferme  à  volonté.  Ces  moyens  permettent 
une  ventilation  graduée  de  la  salle,  parfaite,  alors  même  que 
les  fenêtres  restent  fermées,  car  l'on  peut  ventiler  les  angles 
supérieurs  et  inférieurs  où  l'air  a  de  la  tendance  à  séjourner. 
Le  cbaufibge  et  la  ventilation  sont  complètement  indépen- 
dants. Les  petites  salles,  la  bibliothèque,  la  chambre  de  la 
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sunreillante,  ont  chacune  leur  cheminée  et  leur  fenAUre.  L'of- 
fice, la  salle  de  bain,  le  watercloset  ont  une  ventilation  sé- 
parée. 

c  Les  murs  des  salles  sont  recouverts  d'une  couche  de 
ciment  analogue  au  stuc.  » 

Telle  est  la  description  que  M.  L.  Lefort  donne  du  système 
de  chauffage  et  de  ventilation  adopté  dans  Thôpifal  royal  de 
Glasvow.  L'on  voit  encore  ici  l'usage  des  cheminées  à  feu 
apparent  pour  le  chauffage  et  leur  utilisation  directe  et  indi- 
recte pour  la  ventilation,  qui  ne  peut  manquer  d'être  très- 
énergique  ;  car  en  admettant  que  chacune  des  deux  che- 
minées ne   détermine  que  l'évacuation   de  1 000  mètres 

1                   j    •*  X  2  000  mètres 
cubes  par  heure, cela  correspondrait  a .^  =  105 

mètres  cubes  par  heure  et  par  lit  dans  les  grandes  salles.  Les 
ouvertures  pratiquées  dans  le  tuyau  de  fumée  directement 
au-dessus  du  manteau  de  la  cheminée  ne  doivent  pas  contri- 
buer à  augmenter  ce  volume,  ainsi  que  le  font  voir  les  expé- 
riences directes  qui  seront  rapportées  au  chap.  m,  mais 
elles  servent  au  moins  à  diminuer  près  du  foyer  le  tirage 
inférieur,  qui  pourrait  être  gênant  pour  les  malades  assis  à 
proximité. 

L'échauffement  graduel  et  continu  du  massif  de  maçonne- 
rie,  compris  entre  les  deux  cheminées,  est  une  bonne  dispo- 
sition, qui  permet  tl'utiliser  pour  la  ventilation  une  autre 
partie  de  la  chaleur  développée  par  le  combustible.  Mais  je 
ne  trouve  pas  Ton  ait  tiré  parti  de  cette  chaleur  le  mieux 
possible.  ËMe  ne  fait  en  effet  ici  qu'accroître  l'évacuation 
déjà  suffisante  de  l'air  vicié,  tandis  qu'elle  aurait  pu  être  uti- 
lisée l'hiver  pour  chauffer  une  partie  de  l'air  neuf  introduit 
dans  les  salles,  d'une  manière  analogue  à  ce  qui  a  été  prati- 
qué par  la  commission  anglaise  chargée  de  l'amélioration 
des  casernes,  chap.  i,  n<>  94  et  suiv. 

Il  faut  en  effet  remarquer  que  si  les  dispositions  adoptées 
assurent  une  rentrée  abondante  et  facile  de  l'air  neuf,  rien 
ne  paraît  avoir  été  prévu  pour  que  cet  air  arrive  l'hiver  dans 
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les  salles  à  une  température  convenable,  et  dans  cette  saison 
le  grand  nombre  d*ouvertureS|  de  fenêtres  plus  ou  moins 
mal  closes,  doit  donner  lien  à  des  rentrées  d'air  d'autant  plus 
incommodes  que  les  lits  sont  presque  tous  en  partie  direc- 
tement devant  les  fenêtres. 

En  faisant  arriver  Tair  neuf  introduit  par  une  partie  des 
ouvertures  (pi.  I,  fig.  4, 5}  et  par  les  conduits  qui  passent  sous 
les  planchers,  dans  les  tubes  qui  sont  établis  dans  le  massif 
échauffé  de  la  cheminée  et  en  le  conduisant  par  ces  tubes  au 
plafond  supérieur,  au  lieu  de  le  verser  froid  au  plafond  infé- 
rieur, on  pourrait  l'hiver  fournir  aux  salles  une  partie  de 
l'air  neuf  à  une  température  modérée;  ce  qui  d'ailleurs 
n^empêcherait  pas  que  l'été  l'introduction  ne  pût  être  rétablie 
telle  qu'elle  existe  actuellement. 

n  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  en  effet,  que  si  les  cheminées 
à  feu  apparent  sont  d'un  usage  agréable  et  salubre,  elles  ne 
sont  en  réalité  qu'un  moyen  três-peu  économique  et  fort  peu 
efficace  de  chauffage  et  il  me  parait  douteux  que  l'hiver  à 
Glascow ,  les  salles  de  l'hôpital  royal  soient  suffisamment 
chauffées,  malgré  une  grande  consommation  de  combustible. 
S'il  est  vrai,  comme  on  le  dit,  que  cet  hôpital,  placé  au 
milieu  d'un  riche  bassin  houiller,  ait  reçu  de  quelqu'un  de 
ses  fondateurs  une  dotation  considérable  en  charbon,  qui 
doit  être  consommé  en  nature,  l'on  comprend  que  la  ques- 
tion d'économie  du  combustible  ait  pour  cet  établissement 
peu  d'importance,  mais  il  n'en  saurait  être  de  même  ailleurs 
et  surtout  en  France.  D'une  autre  part,  il  convient  de  re- 
marquer que  produire  la  plus  grande  partie  de  l'appel  de 
Taîr  vicié  par  l'àtre  même  de  la  cheminée,  ne  serait  pas 
tout  à  fait  sans  inconvénient,  si  le  volume  d'air  introduit  n'était 
pas  très-abondant  et  si  les  malades  se  tenaient  dans  le  jour 
près  de  la  cheminée.  C'est  par  ce  motif  que  les  ouvertures  d'é- 
vacuation disposées  près  du  plafond  dans  le  tuyau  de  fumée, 
me  semblent,  pour  ce  cas  particulier,  fort  convenables. 

n  faut  d'ailleurs  ajouter  que  l'habitude  très*rationnelle 
d'obliger  les  malades,  qui  peuvent  se  lever,  à  se  réunir  dans 

VENT.  I.  8 
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une  salle  particulière,  outre  qu'elle  présente  pour  leur  rét&* 
blissement  plus  d'un  avantage,  a  celui  de  les  éloigner  des 
salles  où  sont  réunis  leurs  compagnons  de  souffrance. 

Je  reviendrai  d'ailleurs  plus  tard  sur  la  question  écono- 
mique de  ce  système,  qui  pourrait  être  notablement  modifié. 

En  résumé,  le  système  de  chauffage  et  de  ventilation 
adopté  pour  l'hôpital  royal  de  Glascow  est  remarquable  aux 
points  de  vue  suivants  : 

l""  n  assure  par  heure  et  par  lit  une  évacuation  d'air  vicié 
qui  ne  doit  pas  s'élever  à  moins  de  100  mètres  par  heure  et 
par  lit; 

2*  L'introduction  de  l'air  se  fait  par  des  prises  ouvertes  à 
l'extrémité  des  murs  de  façade  à  tous  les  étages  et  il  afflue 
principalement  par  le  plafond  ; 

3*  D'autres  introductions  nombreuses  et  en  partie  CsK^ulta- 
tives  sont  ménagées  par  le  déplacement  des  châssis  mobiles 
des  fenêtres; 

4«  L'évacuation  se  tsAi  par  l'appel  direct  et  indirect  des 
cheminées. 

SO.  HâpUal  de  Guy  à  Londres.  —  Les  bfttiments  élevés  sur 
les  plans  de  M.  Rhode  Hawkins  se  composent  de  deux  ailes 
principales  réunies  par  un  pavillon  central,  contenant  un 
vestibule  et  de  vastes  escaliers  qui  conduisent  aux  deux  aUes, 
dont  chacune  a  cinq  étages,  parmi  lesquels  trois  sont  desti- 
nés à  recevoir  les  malades. 

Lafacadeantérieure  du  pavillon  central  pi.  II,  est  flanquéede 
deux  tours  carrées  AA,  surmontées  par  des  tourelles  octogo- 
nales, qui  servent  de  cheminées  d'appel  de  haut  en  bas,  pour 
Pair  nouveau  à  introduire  dans  les  salles  des  deux  ailes«  Cet 
air  est  ainsi  puisé  dans  l'atmosphère  à  une  hauteur  d'ravi* 
r<m  S9  mètres  au-dessus  du  sol  extérieur  (fig.  1  et  S). 

Au  milieu  de  la  façade  postérieure  du  même  pavillon  s'é- 
lève une  tour  carrée  B,  surmontée  par  une  lanterne  octogo* 
nale  et  un  clocheton  en  fonte  à  jour.  Cette  tour,  dont  la 
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hauteur  au-dessus  du  sous-sol,  sur  lequel  sont  établis  les 
foyers,  est  de  SQ^^^SO,  sert  de  cheminée  unique  d'évacuation  de 
Tair  vicié  dans  ies  salles,  ainsi  qiie  de  la  tumée  des  fourneaux 
et  de  tous  les  foyers  qui  existent  dans  le  bâtiment,  comme 
on  le  verra  plus  loin. 

L'édifice  a  cinq  étages  ;  au  rez-de-chaussée  sont  les  salles  DD 
de  réception  pour  les  malades  extérieurs  venant  en  consul- 
tation, les  salles  de  toilette  correspondantes  pour  les  hommes 
et  les  femmes,  les  salles  de  bains,  les  cabinets  de  consulta- 
tion du  médecin  et  du  chirurgien,  la  pharmacie,  les  labora- 
toires, les  cabinets  particuliers  du  médecin  et  du  chirurgien, 
le  cabinet  du  dentiste,  les  logements  des  gens  de  service,  des 
laboratoires,  etc. 

Le  premier,  le  deuxième  et  le  troisième  étage  forment  trois 
diviâoDs,  disposées  sur  un  plan  uniforme  et  comprenant  cha- 
cune quatre  grandes  salles  ÊE  de  70  pieds  anglais  ou  2l'^,^b  de 
longueur,  21  pieds  anglais  ou  6",40  de  largeur,  14  pieds  an- 
glais ou  4"',27  de  hauteur,  et  une  grande  salle  de  rénnion  F 
pour  la  journée,  ayant  48  pieds  anglais  ou  14'°,64,  sur  38  pieds 
anglais  ou  9"',ld,  située  à  la  rencontre  des  salles,  avec  des 
chambres  pour  les  sœurs,  des  lavoirs,  une  chambre  de  bains, 
un  cabinet  d'aisances  et  une  étuve  qui  s'ouvre  au  dehors. 
Chaque  salle  particulière  a,  en  outre,  ses  lieux  d'aisances  ; 
ces  derniers  étant,  dans  tous  les  cas,  en  dehors  des  salles. 

Le  nombre  des  malades  admis  dans  chaque  aile  est  de 
150,  dont  50  dans  chaque  division  du  premier,  du  deuxième 
et  du  troisième  étage.  Les  salles  de  siû>divisions  £E  contien- 
nent  de  12  à  13  lits.  Il  y  a  six  personnes  attachées  à  chaque 
division,  savoir  :  deux  sœurs  et  quatre  gardes  pour  les 
50  malades. 

Le  volume  d'espace  alloué  pour  chaque  ht,  dans  les  salles, 
est  de  1600  à  1700  pieds  cubes  ou  de  44"*«,8  à  47"-«,6. 

A  l'étage  supérieur  sont  les  dortoks  des  gardes  et  des  au- 
Ires  personnes  du  service. 

La  totalité  du  bfttimeht,  à  l'exception  du  vestibule  central, 
du  grand  escalier  et  de  quelques-uns  des  logements  des  em- 
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ployës  au  rez  de-chaussée,  est  chauffée  et  yentilée  artificiel* 
lement  par  appel.  L'espace  ainsi  chauffé  et  ventilé  est  d'en- 
viron 500000  pieds  cubes  anglais  ou  14  000  mètres  cnbes, 
dont  pour  : 

Pieds  anfl^ais.     Mètres  cobcf . 

Les  difTérenU  logements 1 1 0  000     ou     3080 

Les  trois  divisiODS 31 5  000     ou     8820 

Les  dortoirs 75000     ou     2100 

600  000  pieds.  14000 

Le  système  de  chauffage  et  ds  ventilation  adopté  pour 
rhôpital  de  Guy  est  celui  de  feu  M.  John  Sylvester  et  il  a  été 
établi  par  M.  Egan  Rosser,  ingénieur,  auquel  je  dois  les  ren- 
seignements et  les  résultats  d'expériences  que  je  vais  faire 
connaître. 

Dans  ce  système,  Tair  nouveau,  pris  à  une  grande  hauteur 
afin  d'assurer  sa  plus  grande  pureté,  descend  par  la  che- 
minée d'appel  jusqu'au  bas  de  l'édifice,  où  il  débouche  dans 
de  vastes  galeries  6G  (pi.  II,  fig.  1  et  2),  appelées  chambres 
d'air,  qui  régnent  sous  toute  l'étendue  du  bâtiment.  De  ces 
chambres  il  se  rend  dans  des  conduits  verticaux  établis 
dans  l'épaisseur  des  murs,  mais  après  avoir  passé  entre  des 
groupes  de  tuyaux  horizontaux  de  circulation  d'eau  chaude 
pour  le  service  d'hiver. 

L'air  nouveau  ainsi  échauffé  vient  déboucher  dans  chacune 
des  salles  à  chauffer  ou  à  ventiler  par  des  orifices  ménagés 
près  des  plafonds. 

Le  long  du  mur  de  face  antérieur  et  à  sa  base  il  n'y  a  que 
deux  rangées  de  tuyaux  horizontaux  aa^  l'une  pour  le  départ, 
l'autre  pour  le  retour  de  l'eau,  parce  qu'ils  ne  sont  destinés 
qu'au  chauffage  du  rang  de  pièces  simples  placées  de  ce  côté 
au  rez-de-chaussée. 

En  avant  et  dans  toute  la  longueur  du  mur  de  refend,  il  y 
a  sept  rangées  de  tuyaux  horizontaux  b,  6,  b,  pour  le  départ, . 
et  autant  pour  le  retour  de  l'eau.  Ils  sont  destinés  à  chauffer, 
l'hiver,  Tair  nouveau  qui  doit  ventiler  les  trois  étages  des 
salles  de  malades. 
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En  avant  et  dans  toute  la  longueur  du  mur  de  face  posté* 
rieur,  il  y  a  trois  rangées  de  tuyaux  horizontaux  ce,  pour  le 
départ  et  autant  pour  le  retour  de  Teau  chaude.  Ils  sont  des- 
tinés à  chauffer,  l'hiver,  l'air  d'alimentation  des  pièces  habi- 
tées du  rez-de-chaussée  correspondantes,  et  qui  sont  plus 
nombreuses  que  de  l'autre  côté. 

Fig.  8. 


^7r 
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Les  tuyaux  de  circulation  d'eau  chaude  sont  à  section  trian- 
gulaire et  disposés  comme  l'indique  le  croquis  ci-dessus. 

Cette  forme  a  pour  objet  d'obliger  l'air  à  passer  le  long  de 
surfaces  de  chauffe  plus  grandes  que  celles  qu'offriraient  des 
tuyaux  horizontaux  cylindriques. 

L'air  qui  a  circulé  entre  les  tuyaux  gagne  ensuite,  comme 
on  l'a  dit,  des  conduits  verticaux  dd  ménagés  dans  l'épaisseur 
des  murs. 

La  coupe  transversale  du  b&timent  (fig.  1}  fait  voir  qu'à 
tous  les  étages  l'air  arrive  près  des  plafonds  dd  au  rez-de- 
chaussée;  il  est  fourni,  comme  on  l'a  dit,  par  les  tuyaux  dd 
placés  le  long  des  façades,  et  aux  autres  étages  par  ceux  du 
milieu. 

Des  conduits  verticaux  e,  e,  e^  établis  dans  Tépaisseur  des 
murs  de  face  et  ouverts  à  fleur  du  plancher,  dirigent  sépa- 
rément Pair  vicié  de  chaque  étage,  au  moyen  d'autres  con- 
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duits  horizontaax  /jT,  dan»  un  grand  condnit  principal  gg 
placé  dans  le  comble,  et  fai  se  termine  à  la  tour  d^éfacoa* 
tîon  établie  au  pa^fllon  central,  laqaelle  reçoit  ans»  b  Aimée 
des  fourneaux  d'eau  chaude  et  des  chaudières. 

n  y  a  dans  chaque  division  79  conduits  d'introduction  d'air 
dans  les  salles,  et  63  conduits  d'évacuation  pour  150  lits,  sans 
compter  ceux  de  la  salle  de  réunion  de  jour  et  des  difTérents 
cabinets.  On  a  eu  soin  de  ne  placer  dans  les  lieux  d'aisan- 
ces que  des  cheminées  d'évacuation,  afin  que  l'appel  de  l'air 
s'y  fasse  toujours  de  l'extérieur  vers  l'intérieur  de  ces  cabi- 
nets. En  dedans  du  grand  conduit  gg  d'air  vicié,  qui  a  en- 
viron l^'jSO  de  largeur,  passe  un  tuyau  prmcipal  de  fumée 
hh  en  fonte,  de  0"',90  à  peu  près  de  diamètre,  dans  lequel 
viennent  déboucher  tous  les  conduits  de  fumée  ii  des  foyers 
des  appartements  particuliers  et  des  salles.  Un  tuyau  de 
circulation  d'eau  chaude  parcourt  aussi  ce  grand  conduit  et 
assure  la  ventilation  d'été. 

Ce  conduit  principal  aboutit  à  un  autre  kk,  vertical,  qui 
verse  dans  la  grande  cheminée  d'évacuation  B  tous  les  pro- 
duits de  la  combustion  de  ces  foyers  et  l'air  vicié  qu'ils  ont 
contribué  à  aspirer. 

On  voit  que  ces  tuyaux  de  fumée ,  outre  Fefifet  émet  èe 
ventilation  qu'ils  produisent  dans  les  salles,  peuvent  aussi, 
par  la  chaleur  de  leurs  parois  métalliques,  contribuer  à  acti- 
ver l'appel  de  l'air  vicié  qui  les  entoure  dans  le  canal  gg. 

Enfin,  au  centre  et  dans  l'axe  de  la  cheminée  générale  B, 
s'élève  k  tuyau  de  ftimée  des  calorifères,  qui  y  verse  ses  pro- 
duits  à  une  hauteur  supérieure  à  celle  du  comble.  Il  résulte 
de  cette  disposition,,  dans  la  saison  du  chauffage,  un  appel 
énergique  et  une  élévation  notable  de  la  température  de  Fair 
vicié,  dis  qu'il  a  atteint  les  conduits  supérieurs,  ce  qui  donne 
riiiver  une  grande  activité  à  cet  appet. 
•  II  y  a  lieu  de  remarquer  que  la  circulation  d'eau  chaude  se 
£rit,  princîpal^nen!  dans  les  appareils  employés,  dtosle  sens 
horizontal,  et  que  la  distance  verticale  des  tuyaux  de  départ 
et  des  tuyaux  de  refour  n'excède  guère  0",50.  Cette  dîspesi- 
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tion  n'est  peut--étre  pas  la  plus  favorable.pour  obtenir  d'une 
surface  donnée  de  tuyaux  réchauffement  du  plus  grand  vo* 
lume  d*air  possible  ;  mais  d'un  autre  côté  rétablissement  au 
rez-denrhaussée,  dans  des  galeries  closes  et  non  habitées,  de 
ces  tuyaux,  dont  le  déTeloppement  est  de  plus  de  550  mëlres 
pour  chaque  aile,  diminue  beaucoup  l'inconTénient  des  fuites 
d'eau.  Aussi  est«ce  le  mode  le  plus  généralement  employé  en 
Angleterre  pour  les  chauffages  par  drculation  d'eau  chaude. 
La  forme  de  prismes  triangulaires  donnée  aux  tuyaux  et  les 
dispositions  prises  pour  assurer  réchauffement  de  Tair  sont 
d'ailleurs  favorables,  et  les  tuyaux  n'étant  soumis  à  aucune 
pression!  cette  forme  n'a  pas  d'inconvénient. 

Dans  cet  édifice  on  parait  avoir  réalisé  avec  succès  le 
problème  pour  lequel  M.  Reid  avait  échoué  au  parlement,  et 
qui  consiste  à  n'avoir  qu'une  seule  cheminée  générale  d'éra* 
cualion,  non-seulement  pour  Ji'air  vicié,  mais  encore  pour  la 
fumée  de  tous  les  feux  d'un  même  bâtiment. 

Nous  ferons  cependant  connaître  plus  loin  quelques  incon- 
vénients qui  ont  été  observés  quand  les  feux  ne  sont  pas  éga- 
lement activés,  ou  quand  les  cheminées  où  il  n'y  en  a  pas 
sont  imparfaitement  fermées,  ce  qui  paraît  difficile  à  éviter. 

Le  système  de  ventilation  ainsi  établi  est  tout  à  Mi  indé- 
pendant des  moyens  accidentels  de  ventilation  des  salles, 
auxquels  on  peut  recourir  quand  le  temps  permet  d'ouvrir 
les  fenêtres.  Dans  la  distribution  des  grandes  divisions  l'on  a 
porté  une  attention  particulière  à  obtenir  tous  les  avantages 
possibles  de  ce  que  l'on  nomme  la  ventilation  naturelle.  Les 
salles  particulières  de  chaque  division  sont  placées  deux  à 
deux  l'une  à  côté  de  l'autre,  de  manière  qu'un  mur  de  refend 
allant  jusqu'au  centre  de  l'édifice  les  sépare.  Chaque  salle 
n'a  de  fenêtre  que  d'un  côté,  mais  il  y  a  dans  le  mur  de  re- 
fend de  larges  arcades  ouvertes,  par  lesquelles  il  peut  s'éta- 
blir un  courant  d'air  au  travers  des  deux  salles  contigués, 
quand  les  fenêtres  sont  ouvertes,  à  peu  près  comme  si  cha^ 
cune  de  ces  salles  avait  des  fenêtres  des  deux  côtés.  Les 
fenêtres  sont  fermées  par  des  chftssis  ordinaires  à  couHsses 
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yerticales,  et  leur  ouTerture  ne  trouble  en  rien  le  système 
de  rappel  général. 

La  ventilation  constante  d'été  du  b&timènt  est  calculée  pour 
fournir  en  l',70  pieds  cubes  (1,96  mètres  cubes)  ou  117"%60 
par  heure  et  au  delà  à  chaque  malade.  Dans  Thlver)  le  vo- 
lume d'air  nouveau  à  fournir  est  calculé  de  manière  à  con- 
cilier le  maintien  *d'une  ventilation  efficace  avec  la  conduite 
économique  de  l'appareil  de  chauffage.  Pendant  le  froid  très- 
rude  qui  a  eu  lieu  en  février  et  mars  (1862)  Ton  a  fait  une 
série  d'expériences  pour  déterminer  la  ventilation  effective, 
et  la  comparer  à  la  consommation  de  combustible  nécessaire 
pour  chauffer  cet  air. 

Le  volume  d'air  introduit  dans  la  cheminée  d'appel  a  été 
mesuré  à  diverses  reprises  à  l'aide  de  l'anémomètre.  L'ou- 
verture par  laquelle  l'air  passe  de  cette  cheminée  dans  les 
conduits  d'air  froid  est  munie  d'une  ventelle  à  coulisse,  au 
moyen  de  laquelle  l'aire  de  l'orifice  d'introduction  peut  être 
agrandie  ou  diminuée  à  volonté;  à  chaque  observation  l'on 
mesurait  cette  ouverture.  Pendant  la  première  partie  de  la 
période  sur  laquelle  les  expériences  s'étendent,  l'alimentation 
d'air  neuf  fut  entièrement  supprimée  durant  la  nuit,  ainsi 
que  le  chauffage  des  appareils.  Cette  marche  avait  été  suivie 
dans  l'hôpital  pendant  les  deux  derniers  hivers,  et  semble 
avoir  eu  pour  origine  la  tendance  à  donner  plus  d'impor- 
tance aux  considérations  d'économie  qu'à  celles  qui  sont  re- 
latives à  la  salubrité,  tendance  qui  se  manifeste  souvent  là  où 
l'on  devait  le  moins  s'attendre  à  la  rencontrer.  Ainsi  qu'on 
pouvait  le  prévoir,  la  suspension  de  la  ventilation  pendant  la 
nuit  avait  déterminé  dans  les  salles  une  odeur  désagréable, 
particulièrement  sensible  le  matin. 

Ce  système  ayant  été  abandonné,  l'air  nouveau  fut  aussi 
introduit  pendant  la  nuit,  le  volume  admis  étant  toutefois 
proportionné  à  la  puissance  calorifique  conservée  par  l'appa- 
reil de  chauffage,  dont  le  feu  n'était  pas  alimenté  pendant  la 
nuit|  mais  simplement  remué. 

Le  volume  d'air  nouveau  admis  pendant  la  nuit,  en  opé- 
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rant  ainsi,  n'ayant  été  qu'une  seule  fois  égal  à  25  pieds  cubes 
en  l  minute  (42»-<',oà  en  1  heure)  seulement  par  lit,  et  ayant 
été  souvent  le  double,  on  peut  en  conclure  que  la  ventilation 
de  nuit  n'a  jamais  été  trop  Insuffisante. 

La  ventilation  de  jour  des  salles  s'est  élevée  en  moyenne  à 
67  pieds  cubes  par  minute  (108""%96  par  heure)  et  par  lit;  et 
dans  une  seule  occasion  elle  n'a  été  que  de  37  pieds  cubes 
anglais  (62"-%16  par  heure). 

Les  pièces  du  rez-de-chaussée  ne  sont  pas  constamment 
occupées,  mais  dans  les  salles  d'attente  pour  consultations  il 
y  a  souvent  un  très-grand  nombre  de  personnes  réunies 
pour  un  temps  assez  court;  pendant  environ  2  heures.  Ces 
salles  contiennent  quelquefois  300  personnes,  et  la  ventila* 
tion  est  donnée  à  raison  de  3300  pieds  cubes  en  une  mi- 
nute, où  5544  mètres  en  une  heure,  soit  1 1  pieds  cubes  par 
minute  pour  chaque  individu  (18"''S4  par  personne  et  par 
heure).  Même  avec  ce  volume  de  ventilation,  l'atmosphère 
est  altérée  par  les  émanations  des  vêtements  de  ce  grand 
nombre  d'individus  serrés  les  uns  contre  les  autres,  qui  ap- 
partiennent principalement  aux  classes  les  plus  pauvres,  et 
cet  efiTet  est  principalement  sensible  quand  le  temps  est  hu- 
mide. La  continuité  de  la  ventilation  dissipe  cependant 
promptement  toute  trace  de  mauvaise  odeur,  quand  les  ma- 
lades sont  sortis. 

Les  lieux  d'aisances  ne  donnent  aucune  mauvaise  odeur  ; 
ceux  qui  dépendent  des  salles  sont,  comme  on  l'a  dit,  placés 
à  l'extérieur  de  la  partie  principale  du  bâtiment  et  sont,  ainsi 
que  les  autres,  ventilés  séparément,  au  moyen  d'un  conduit 
d'extraction. 

La  températm*e  des  salles  en  hiver  est  maintenue  entre 
60*  F.  et  62«  F.  05«%5  et  16«%6);  pendant  le  temps  très-froid 
qui  a  régné  en  février  et  mars  1862,  la  température  des 
salles  s'est  élevée  en  moyenne  à  61^  {ie%  et  n'a  jamais  été 
au-dessous  de  57^  (13*%8),  tandis  que  la  température  moyenne 
de  jour  et  de  nuit,  pendant  la  même  période,  était  de  34*  F. 
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La  température  des  salles  d'attente  et  des  autres  locaux  du 
rez-de-chaussée  peut  varier  selon  la  nature  du  service  auquel 
elles  sont  destinées. 

II  y  a  un  foyer  découyert  dans  chaque  salle  des  divisions^ 
et  un  petit  fourneau  fermé  dans  les  salles  de  jour.  Il  n'existe 
de  foyer  au  rez-de-chaussée  que  dans  les  cabinets  particu- 
liers des  médecins ,  auxquels  l'on  n'envoie  pas  d*air  chaud* 

L'appareil  de  cbaufTage  a  une  surface  de  chauffe  effective 
de  3400  pieds  carrés  (316»'<i,2)  chauffée  par  circulation  d'eau 
chaude*  La  distance  que  parcourt  l'eau  avant  de  retourner  à 
la  chaudière  est  de  200  pieds  (Bl^^O}.  <» 

Le  volume  d'air  qui  passe  dans  les  salles  de  malades  et 
dans  les  salles  d'attente  s'est  élevé,  d'après  «la  moyenne  de 
plusieurs  observations,  à  13400  pieds  cubes  par  mmute 
(22  512— en  !»>.). 

La  température  extérieure  étant  à  ce  moment  de  33^  F.  ou 
(0^%55),  et  celle  de  l'air  chaud  à  son  admission  dans  les  salles, 

de  66*  (18^9),  on  a  eu  ainsi  ^^^Ta^^^'  =  130P'«  d'air 
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élevé  de  1^  par  minute  pour  chaque  pied  carré  de  surface  de 
chauffe,  ou  ^^^^^^^^^^''^^  =  130-%6  d'air  élevé  de  1*  cen- 
tigrade par  heure  et  par  mètre  carré  de  surface  de  chauffe* 

Le  résultat  ci -dessus  n'exprime  pas  la  totalité  de  l'effet  de 
l'appareil  de  chauffage,  attendu  qu'une  quantité  considéra- 
ble de  chaleur  est  nécessairement  absorbée  par  les  parois 
des  conduits  et  transmise  parla  maçonnerie.  Si  nous  admet- 
tons qu'il  y  ail  ainsi  20  pour  100  de  chaleur  perdue,  la  puis- 
sance calorifique  de  l'appareil  serait  exprimée  par  156  pieds 
cubes  d'air  élevé  de  1^  par  pied  carré  de  surface  de 
tuyaux  chauffés  à  une  température  moyenne  de  llû* 
au-dessus  de  celle  de  l'air  extérieur  V  P.  (0S55)  ou 
156P  «  X  0,028  X 0*%55= 3-%4û  élevés  de  l^sl'excès  moyen 
de  la  température  de  la  surface  des  tuyaux  sur  la  teoEq)éra- 
ture  extérieure  étant  de  43^«,33. 

Les  parties  du  bâtiment  chauffées  par  l'appareil  ont  une 
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étendue  de  surface  refroidissante  en  murs  extérieurs,  de 
26000»'^=24J8"-'  et  environ  35000P''=325"  ^5  de  snrfiice 
de  verre.  L'épaisseur  des  murs  est  de  2P=0"*,6i.  Ils  sont  en 
briques  et  enduits  de  ciment  de  Parian. 

La  température  moyenne  à  laquelle  l'air  entre  dans  les 
salles  est  de  66®  (18*8),  et  celle  des  conduits  d'extraction  de 
58*  (14V4).  D*où  il  paraît  résulter  que  l'étendue  précédente 
totale  de  la  surface  refroidissante  produit  sur  13400?*'  d'air 
par  minute  un  abaissement  de  température  de  8®  F.  (ou  cdui 
de  375-«de  4*,44,  ou  1665»*«,  59  de  1*«),  et  l'excès  moyen  de 
la  température  intérieure  sur  la  température  extérieure 
pour  la  période  qui  correspond  à  ces  observations  étant  de 
28*(i0\5);  nous  avons  ainsi  3888^'^  d'air  refroidis  d'autant 
de  degrés  qu'en  exprime  l'excès  de  la  température  inté- 
rieure sur  celle  de  l'air  extérieur  (3838  X  0«%028  x  0*,55)  = 
58»  %98  refroidis  de  1*  centigrade  par  degré  de  différence 
entre  la  température  intérieure  et  la  température  extérieure. 

11  y  a  lieu  de  remarquer  que  dans  un  système  de  chauf- 
foge  constant  comme  celui  de  l'hôpital  de  Guy ,  le  pouvoir 
alxsorbant  des  parois  du  bâtiment  et  des  conduits  a  une 
influence  conndérable  sur  le  maintien  d'une  température 
uniforme. 

Les  observations  sur  la  température  de  l'air  admis  dans  les 
salles  ne  signalent,  en  effet,  qu'une  diminution  de  8*  (4%44) 
dans  la  température  de  l'air  pendant  une  interruption  de 
chauffage  de  36  heures.  L'excès  de  la  température  de  l'air  à 
son  entrée  dans  les  salles  étant  encore  de  25^  (14**  F.)  sur  la 
température  extérieure,  cette  chaleur  ne  peut  être  emprun- 
tée qu'aux  murs  en  briques  qui  entourent  les  conduits  des 
tuyaux  et  aux  surfaces  des  canaux  à  travers  lesquels  cet  air 
circule.  La  quantité  de  chaleur  ainsi  restituée  par  les  murs  est 
si  constante  qu'elle  a  engagé  à  n  pas  entretenir  le  feu,  de- 
pm  le  samedi  soêr  jusqu'au  lundî  nmtin,  en  abandonnait 
Réchauffement  de  Fair  nouveau  à  la  seule  action  de  la  cha- 
leur qu'il  peut  emprunter  aux  murs  dans  son  passage  à  tra- 
vers les  conâuits. 
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Extrait  du  rapport  de  M.  Égan  Rosser ^  ingénieur ^  à  MM.  les 
présidents  directeurs  de  Guy* s  hospital,  Lond.^  17  mars  1858. — 
c  L'attention  publique  ayant  été  récemment  appelée  sur  les 
conditions  de  salubrité  des  hôpitaux,  il  m'a  paru  désirable 
de  réunir  quelques  séries  d'observations  pour  établir  l'efQ- 
cacité  du  système  de  chauffage  et  de  ventilation  introduit  dans 
les  nouveaux  b&ûmcnts  de  votre  hôpital. 

<  En  vue  de  cet  examen,  j'ai  obtenu  des  rapports  journa- 
liers pendant  les  quatre  semaines  comprises  entre  le  16  fé- 
vrier et  le  16  mars,  et  contenant  un  relevé  journalier  de  la 
consommation  de  combustible,  des  quantités  d'air  chauffé 
et  des  résultats  de  la  ventilation,  ainsi  que  les  températures 
extérieures  et  celles  des  salles  pendant  le  jour  et  la  nuit. 

«  En  faisant  ces  observations,  j'ai  eu  soin  d'éviter  tout  ce 
qui  aurait  pu  donner  un  caractère  exceptionnel  aux  résultats, 
en  me  conformant  exactement  aux  instructions  données  à 
l'ingénieur,  par  M.  le  docteur  Steels,  en  ce  qui  coi^ceme  la 
conduite  des  appareils  de  chauffage  et  de  ventilation  ;  à  l'ex- 
ception de  deux  ou  trois  circonstances  où  H.  le  docteur  Steels 
a  eu  l'obligeance  d'autoriser  la  modification  de  la  marche 
ordinaire,  afin  de  me  procurer  la  facilité  d'obtenir  des  don- 
nées plus  exactes. 

<  Pour  causer  le  moins  de  dérangement  possible  aux  in- 
firmiers et  aux  malades,  je  fus  conduit  à  borner  mes  obser- 
vations sur  les  points  que  j'avais  à  examiner  dans  les  salles 
mêmes,  à  une  division,  celle  qui  est  désignée  sous  le  nom  de 
Philip's.  Mais  je  pense  que  l'état  des  choses  dans  cette  divi- 
sion peut  être  regardé  comme  un  terme  moyen  exact  de  ce 
qui  a  lieu  dans  les  autres,  et  que  les  calculs  basés  sur  les 
données  qui  y  ont  été  recueillies  sont  également  applicables 
au  reste  de  l'hôpital. 

c  Sous  un  rapport,  je  regrette  de  le  dire,  mes  observations 
sont  incomplètes;  je  désirais  beaucoup  déterminer  l'efficacité 
de  l'économie  des  foyers  découverts  comparativement  avec 
celle  de  l'appareil  de  chauffage.  Mais  comme  le  temps  était 
extraordinairement  froid  pendant  la  plus  grande  partie  des 
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expériences,  je  ne  voulus  pas  contrarier  Topinion  des  infir- 
miers, qui  pensaient  que,  sans  le  secours  des  foyers  décou- 
verts, les  malades  auraient  lieu  de  faire  entendre  des  plaintes 
fondées.  En  conséquence,  pendant  toute  la  durée  des  expé- 
riences, les  foyers  découverts  furent  maintenus  en  activité  en 
même  temps  que  l'appareil  de  chauffage.  Des  observations 
collatérales  m'ont  cependant  conduit  à  penser  que,  si  la  com- 
paraison pouvait  être  complètement  établie,  tout  le  mérite 
des  foyers  découverts  au  point  de  vue  du  cbaufiage  se  ré- 
duirait à  leur  aspect  agréable. 

«  Les  tableaux  joints  à  ce  mémoire  indiquent,  à  diverses 
reprises,  la  consommation  dé  combustible,  la  température 
extérieure  et  intérieure  et  le  volume  d'air  de  ventilation. 

<  Le  relevé  de  la  consommation  de  combustible  donne 
seulement  la  quantité  consommée  dans  le  fourneau  des 
chaudières  de  l'appareil  de  chauffage,  et  ne  comprend  pas 
celle  des  chaudières  à  vapeur  et  de  l'appareil  à  eau  chaude  ; 
ce  dernier,  qui  est  un  des  agents  essentiels  de  la  venti- 
lation ,  a  pour  premier  objet  de  chauffer  l'eau  des  bains 
et  consomme  régulièrement  par  semaine  une  tonne  de 
charbon. 

«  Pendant  le  mois  de  février,  le  feu  de  l'appareil  de  chauf- 
fage fut  cessé  et  l'introduction  de  l'air  frais  interrompue  du- 
rant la  nuit. 

c  Depuis  le  1"  mars  le  feu  fut  allumé  le  soir,  de  manière  à 
le  tenir  en  activité  toute  la  nuit,  et  l'air  nouveau  fut  admis 
dans  les  salles;  c'est  ce  qui  explique  l'accroissement  de  con- 
sommation de  combustible  pendant  cette  période. 

<  La  dépense  totale  du  charbon  pour  l'appareil  de  chauf- 
fage pendant  les  quatre  semaines  a  été  de  1 1  tonnes  et  1 5  quin- 
taux (11932  kilog.). 

c  La  température  moyenne  des  quatre  salles  de  la  divi- 
sion, pendant  l'année,  a  été  de  6l*  P.  (16«%2),  celle  de  l'air  ex- 
térieur pendant  la  même  période  étant  de  34»  P.  ou  +  l»«,l, 
ce  qui  correspond  à  un  excès  de  15*«,1  de  la  température  in- 
térieure sur  la  température  extérieure. 
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«  En  portant  les  yeux  sur  le  relevé  des  températures, 
ToD  ne  peut  manquer  de  remarquer  la  singulière  égalité 
des  températures  de  jour  et  de  nuit  dans  les  salles, 
même  par  des  variations  considérables  du  thermomètre 
extérieur. 

«  Dans  une  seule  circonstance,  la  température  des  saUes  a 
dépassé  66^  F.  (IQ^""),  et  elle  n*est  jamais  tombée  au-dessous 
de  57^  F.  (14<^).  Ce  minimum  n'a  été  atteint  que  dans  deux 
cas,  alors  que  Tair  extérieur  était  à  27«  F.  (—^2^8)  et  à  29»  F. 
(^l«S2).  Je  n*ai  jamais  observé,  dans  aucun  b&timent,  une 
semblable  constance,  et  quoique  ce  résultat  puisse  être  en 
partie  attribué  à  l'emploi  de  Teau  chaude  comme  moyen 
d'échauffer  Tair,  il  est  cependant  dû  en  grande  partie  aus» 
à  la  disposition  des  conduits  d'air  chaud  placés  à  l'intérieur 
des  murs  qui  séparent  les  salles;  ce  qui  transforme  la  masse 
totale  du  mur  en  une  sorte  de  grand  poêle  russe,  qui  peut 
continuer  à  communiquer  de  la  dialeur  à  l'air  pendant  plu- 
sieurs heures  encore  après  que  les  tuyaux  d'eau  chaude  se 
sont  refroidis. 

«  L'on  voit  aussi  dans  cette  constance  de  la  température 
de  nuit  un  motif  de  n'attribuer  qu'une  très-légère  influence 
calorifique  aux  foyers  découverts;  car  bien  que  les  feux  fus- 
sent éteints  la  nuit,  il  ne  s'ensuivait  aucune  réduction  de  la 
température  des  salles,  et,  d'une  autre  part^  le  thermomètre 
n'accusait  aucune  élévation  de  cette  température  par  suite 
de  leur  allumage  du  matin.. 

«  L'effet  de  la  chaleur  absorbée  par  les  conduits  est  en 
outre  mis  en  évidence  par  la  marche  de  la  température  du 
dimanche  28  février  au  lundi  1*'  mars.  L'appareil  de  chauf- 
fage avait  cessé  d'être  alimenté  le  samedi  au  soir,  la  tempé- 
rature des  salles  étant  de  62*  F.  (16*«,7),  et  celle  de  l'air  ex- 
térieur de  28^  F.  (—2^).  Le  dimanche  matin,  la  température 
intérieure  était  tombée  à  ô8%ô  F.  (14^7),  celle  de  l'air  exté- 
rieur étant  de  29*  F.  (— 1*S7).  Le  samedi  6  mars,  le  feu  de 
l'appareil  avait  été  suspendu  à  cinq  heuresi  la  température 
moyenne  des  salles  étant  de  63^  F.  (17^,2).  Le  dhnanche  ma- 
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lin  la  température  extérieure  étant  de  28*  F.  (— S*«,2),  celle 
des  salles  était  de  60^  F.  (15%6),  et  le  lundi  la  température 
intérienie  était  tombée  à  58'  F.  (14^,5),  celle  de  Fair  exté- 
rieur étant  de  as»  P.  (-f- 1^7). 

c  L'égalité  de  température  dans  les  différentes  parties  du 
parilion  est  digne  de  remarque.  La  différence  entre  celles  des 
salles  dHine  même  division  surpasse  rarement  VF.  (0^,5),  et 
ne  s'est  élevée  qu'une  fois  à  3«  P.  (i^fi)  ;  ce  qui  est  certaine- 
ment trës-satisfiiisant  pom*  un  bâtiment  dont  l'extrémité  est 
à  180  pieds  (55  mètres)  du  fourneau. 

c  Afin  de  mesurer  l'effet  de  la  ventilation,  Ton  a  fréquem- 
ment déterminé,  an  moyen  de  ranémomètre,  le  volume  d'air 
nouveau  introduit  par  les  conduits.  L'ouverture  par  laquelle 
Tahr  passe  de  la  tour  d'introduction  de  l'air  nouveau  dans  les 
chambres  à  air  froid,  est  munie  d'une  porte  à  coulisses,  au 
moyen  de  laquelle  l'aire  de  ce  passage  peut  être  augmentée 
ou  diminuée  à  volonté.  A  chaque  observation  l'on  notait  la 
grandeur  de  cette  ouverture.  Pendant  la  première  période  à 
laquelle  se  rapportent  les  expériences,  ralimentation  d'air 
frais  était  complètement  interrompue  pendant  la  imit,  le  feu 
de  l'appareQ  de  chauffage  étant  également  éteint* 

«  Ainsi  qu'on  pouvait  s'y  attendre,  la  suspension  de  la  vai- 
tilation  pendant  la  nuit  raidaît  Taîr  impur  dans  les  salles,  et 
occasionna  les  plaintes  des  infirmières. 

«  Après  le  1*'  mars,  l'air  frais  fut  introduit  pendant  la  nuit, 
et  la  grandeur  de  l'ouYerture  est  indiquée  dans  les  tafbleaux. 

<  Le  motif  de  la  réduction  de  l'introduction  de  Fair  pen- 
dant la  nuit  était  que,  le  feu  étant  seulement  remué  et  non 
en  état  de  combustion  active,  la  quantité  d'air  affluent  était 
aussi  diminuée  proportionnellement  au  pouToir  calorique  de 
l'appareil. 

<  Ce  qui  montre  que,  dans  ce  système,  la  ventilation  de 
nuit  n'a  jamais  été  trop  faible,  c'est  ce  fait  que  le  volume 
d'air  frais  admis  n*a  jamais  été  inférieur  à  1^  pieds  cubes  par 
minute  (S0"*%  par  heure)  et  par  malade,  et  qu'elle  a  été  gé- 
néralenent  double  mdme  pmdant  la  nuit. 
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«La  ventilation  de  jour  s*est  élevée enmoyenne à  13400pieds 
cubes  en  une  minute,  ou  22  512  mètres  cubes  par  heure, 
dont  3360  pieds  cubes  en  une  minute,  ou  5628  mètres  cubes 
par  heure  et  par  division,  ce  qui  revient  à  66  pieds  cubes  en 
une  minute,  ou  118"^,4  par  heure  et  par  malade.  La  plus 
faible  alimentation  d*air  a  été  de  37  pieds  cubes  en  une  mi- 
nute, ou  66"'%6  par  heure  et  par  malade;  elle  ne  s'est  pro- 
duite qu'une  fois. 

«  Quant  à  la  valeur  économique  du  système  de  chauffoge 
employé  pour  les  bâtiments,  nous  avons,  dans  les  données 
contenues  aux  tableaux  ci-joints,  un  moyen  de  la  résoudre. 

«  Prenons  pour  exemple  la  quantité  d'air  introduite  par 
jour  et  par  nuit  pendant  les  10,  il  et  12  mars,  et  qui  fut  de 
42  365  800  pieds  cubes  *,  ou  1 200  226  mètres  cubes,  élevés 
de  la  température  moyenne  de  l'air  extérieur  à  la  tempéra- 
ture moyenne  de  l'air  échauffé  à  son  entrée  dans  les  salles, 
c'esl-à-dirc  de  96*  P. — 33«  F.  =  33»  P.,  ou  18««,4. 

«  La  consommation  de  charbon  et  de  coke  a  été,  pendant 
cette  période,  de  3584  livres,  dont  les  0,80  peuvent  être  sup- 
posés avo'u*  été  employés  à  échauffer  cette  quantité  d'air,  le 
reste,  0,20,  ayant  servi  pour  un  appareil  qui  chauJQTait  une 
autre  partie  du  bâtiment. 

«  Le  volume  d'air  échauffé  par  une  livre  de  charbon  serait 
ainsi  de 

42  865  200  X  33*  X  5      ,^ooo,     -j        u      ai     x    j     ,«  r, 
c.eo/\^^.         =493  391  pieds  cubes  élevés  de  I*  P., 
2584  X  4  '^  ' 

OU  un  pied  cube  d'air,  élevé  de  I^  F.  par  0^,000002  de  char- 
bon, soit  les  0,75  de  la  valeur  calorifique  absolue  de  charbon. 
(  Le  résultat  de  l'auteur  revient  à 

1 200226'»«XlS30X18«,4X0.237=680288l  calories 
Utilisées  pour  une  consommation  de 

0,8  X  3,584' X 0,453=  1299^  de  charbon. 


*  En  faisant  la  somme  des  nombres  indiqués  dans  le  tableau  par  ces 
trois  jours  et  ces  trois  nuits ,  et  en  la  multipliant  par  720',  on  trouve 
50  065  920  pieds  cubes  d'air  entré  au  lieu  de  42  365  800  pieds  cubes. 
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6802  880      ^^^^      ,     . 
OU  à  ■■     QQ    =  5  237  calories 

utilisées  par  kilogramme  de  charbon  brûlé,  soit  0,73  de  sa 
chaleur  totale  développée.) 

c  Ce  résultat  économique^  comparativement  à  ceux  qu*on 
obtient  des  divers  modes  de  chauffage,  ne  reproduit  pas  tout 
l'effet  de  cet  appareil,  parce  que  l'on  ne  peut  douter  qu'une 
certaine  portion  de  la  chaleur  n'ait  été  enlevée  à  l'air  pen- 
dant son  passage  par  les  conduits  qu'il  a  parcourus,  s'élevant 
depuis  les  fondations  et  le  sol. 

c  Les  foyers  découverts  des  salles  et  les  cabinets  de  lecture 
pour  le  jour  ont  consommé,  pendant  ces  quatre  semaines, 
17  tonnes  et  6  quintaux  de  charbon,  ce  qui  excède  de  5  ton. 
14  q.  la  consommation  de  l'appareil  de  chauffage. 

«  Des  résultats  précédents  l'on  peut  conclure  avec  sûreté  : 

<  1«  Que  le  système  de  chauffage  établi  à  l'hôpital  de  Guy 
est  réellement  efficace  ; 

«  2«  Que  le  volume  d'air  de  ventilation  fourni  est  supérieur 
à  celui  qui  a  été  obtenu  dans  tout  autre  édifice  sur  lequel  des 
résultats  aient  été  publiés; 

<  a*  Que  l'économie  de  combustible  est  plus  grande  que 
dans  tout  autre  bâtiment  chauffé  à  Teau  chaude. 

<  Les  exemples  de  la  prison  Mazas  de  France,  dont  les  ré* 
sultats  ont  été  donnés  par  M.  Péclet,  dans  ses  nouveaux  do- 
cuments relatifs  au  chauffage  et  à  la  ventilation,  approchent 
à  peine  d'un  effet  égal  aux  4/7  et  5/7  de  la  valeur  absolue  du 
combustible. 

«  Il  y  a  deux'points  sur  lesquels,  en  concluant,  je  voudrais 
particidièrement  insister  : 

<  1<>  La  proportion  comparativement  très-grande  de  la 
quantité  totale  de  combustible  fournie  au  nouveau  bâtiment, 
et  qui  est  dépensée  par  les  foyers  découverts  sans  aucun  avan- 
tage sous  le  rapport  de  la  température  ou  de  la  ventilation^; 

1.  L'auteur  n'attribue  pas,  à  beaucoup  près,  une  efficacité  suffisante  à 
ractioa  des  cheminées  comme  moyen  de  Tentilation. 

VERT.  I.  4 
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c  2<>  La  grande  importance  qu*il  y  a  à  maintenir  dans  toutes 
les  circonstances  une  ventilation  constante,  quelque  basse 
que  puisse  être  la  température  extérieure,  afin  de  conserver 
une  température  agréable  en  même  temps  qu'un  renouvelle- 
ment efficace  de  Tair,  ce  qui  exige  que  la  nuit  les  feux  de  l'ap- 
pareil de  chauffage  ne  soient  jamais  éteints  pendant  l'hiver.  > 

Le  tableau  suivant  contient  les  résultats  des  expériences  de 
l'auteur  sur  les  volumes  d'air  nouveau  fourni  par  la  chemi- 
née d'introduction,  soit  pendant  le  jour,  soit  pendant  la  nuit. 

HOPITAL  DE  GUY,  A  LONDRES. 

Tableau  des  volumes  Sair  et  des  vitesses  de  Vair^  à  Ventrée  et  à  la  sortie, 
du  22  fémer  au  18  mars  18ô8. 

PAVILLON  PHIUPP. 


VOLUME  D'AIR  FRAIS 

VITESSE 

entrant 

DATES. 

d'entrée 

desortie 

VENTILATION 

do  l'air  dans 

de  l'air 

de  nuit. 

de  jour. 

les  salles. 

des  salles. 

m.  c.  en  i  heure. 

m.  c.  en  1  heure. 

mètres  en  i" 

mètres  en  1" 

Février  22 

17,734 

» 

1,26 

1,47 

—      23 

17,840 

» 

1  14 

1  15 

—      24 

20,728 

B 

1,42 

1,43 

—      25 

11.831 

a 

1,03 

1,08 

-      26 

17,905 

» 

i;42 

1,38 

—      27 

17,338 

» 

1,45 

0,96  . 

Mars       1 

24,989 

V 

1,66 

1,36 

-        2 

24.983 

8,228 

1,70 

1,45 

—        3 

25  672 

8,558 

1  37 

1,04 

—        4 

34,927 

8,721 

i;42 

1,32 

—        5 

33,519 

13,408 

1,47 

1,22 

-        6 

31,446 

15,733 

1,63 

1,41 

—        8 

27,874 

11,150 

1,22 

1,48 

—        9 

33,550 

11,193 

1,39 

1,24 

-      10 

23,410 

11,688 

1  32 

1,22 

—      11 

21,495 

5,349 

1:26 

1^25 

—      12 

22,897 

16,422 

1,22 

1,S8 

—      13 

14,915 

9,942 

1,24 

1:28 

Moyenne. . 

23,441 

10,849 

1,37 

1,28 

Nota.  —  Ce  tableau  présente  ce  résalut  remarquable 

que  la  vitesse  d'introduo- 

tion  de  Tair  nouveau  a  été  an  moins  énle  et  même  un  p 
(Textraciion  de  l'air.  Ce  qui  prouve  qu'avec  de  bonnes  p 
affluer  par  les  oriflces  méosgés  pour  Kintroduclion,  auta 
par  les  orifices  d'extraction. 

eu  supérieure  à  la  t itesac 

roportions  l'on  peut  faire 
nt  d'air  qu'on  en  appelle 

RE^'SE1GNEMENTS  SUR  LA  VENTILATION.  51 

fit.  Observations  sur  les  dispositions  adoptées  dans  Vhôpital 
de  Gur/f  et  sur  les  résultats  des  expériences  de  M.  JE.  Bosser.  — 
La  description  et  les  résultats  d'observations  que  nous  ve- 
nons d*en)prunter  presse  textuellement  à  une  notice  de 
M.  E.  Rosser,  montrent  que  le  système  de  chauffage  et  de 
ventilation  de  l'hôpital  de  Guy  est  basé  sur  remploi  de  Feau 
chaude  circulant  dans  des  tuyaux  placés  au-dessous  du  sol 
dans  de  vastes  chambres  à  air,  et  sur  l'appel  que  produisent 
les  excès  de  température  de  l'air  dans  les  salles,  dans  les 
conduits  de  fumée,  et  dans  la  cheminée  générale  d'évacua- 
tion, sur  la  température  de  l'air  extérieur. 

Les  résultats  des  observations  indiquent  que,  dans  la  sai- 
son d'hiver  et  par  des  températures  voisines  de  zéro,  Ton 
parvient  à  maintenir  dans  les  salles  de  malades  une  tempé- 
rature à  peu  près  constante  de  15  à  16%  et  que  Tony  obtient 
une  introduction  d'air  et  une  évacuation  d'air  vicié  très-voi- 
sines de  l'égalité,  et  qui  s'élève  en  moyenne  i  10B'»*%96  par 
heure  et  par  lit. 

Si  Fusage  des  foyers  découverts,  fort  apprécié  en  Angle- 
terre et  très-agréable  partout,  ne  produit  pas  pour  réchauf- 
fement des  salles  un  effet  bien  considérable,  ainsi  que  cela 
parait  résulter,  non^seulement  des  observations  de  l'auteur, 
mais  encore  de  certaines  expériences  directes  que  je  ferai 
connaître  à  part,  il  n'en  est  pas  de  même  du  concours  très- 
efficace  que  ces  foyers  apportent  à  l'évacuation  de  l'air  vicié 
et  subsidiairement  à  l'introduction  de  l'air  nouveau.  L'on 
sait,  en  effet,  et  des  expériences  que  je  rapporterai  au 
diapitre  v  montrent  que  le  volume  d'air  qu'une  chemi- 
née ordinaire  peut  appeler  et  évacuer  par  kilogramme  de 
houille  brûlé  est  considérable,  et  peut  s'élever  à  200  ou 
300  mètres  cubes  au  moins.  Or,  d'après  Tauteur,  la  coa- 
sommation  de  charbon  faite  par  les  foyers  des  salles  et 
du  salon  de  jour  ayant  été  pendant  les  quatre  semaines 
ou  28  jours  d'observations  de  17^,9  ou   18286  kilogr., 

ec  qui  revient  à  50^724= ^''"•^  W^  heure;  l'on  -voit  que 
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l'appel  que  les  foyers  auraient  pu  produire,  s'ils  avaient  été 
aussi  favorablement  disposés  que  la  cheminée  sur  laquelle  j'ai 
fait  mes  observations,  se  serait  élevé  à  27^,2 X200~**^=5440~, 
c'est-à-dire  au  quart  environ  du  volume  total  d'air  évacué  ou 
admis. 

Le  développement  des  conduits  de  fumée,  très-considé- 
rable par  rapport  au  nombre  des  foyers  directs,  doit  réduire 
de  beaucoup  l'énergie  de  leur  appel;  mais,  d'une  autre 
part,  la  chaleur  qu'ils  peuvent  communiquer  aux  parois 
du  tuyau  général  de  fumée  et  celle  que  versent  en  outre 
dans  la  cheminée  générale  d'évacuation  les  fourneaux  de 
la  chaudière  principale  sont  aussi  des  auxiliaires  de  la  ven- 
tilation. 

Il  résulte  de  ces  observations,  que  tout  l'effet  mécanique  de 
l'appel  d'air  produit  ne  doit  pas  être  attribué  à  l'appareil  de 
circulation  d'eau  chaude,  et  qu'une  partie  est  due  aux  autres 
causes  dont  nous  venons  de  parler. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  observations,  l'ensemble  des 
dispositions  adoptées  pour  cet  hôpital  produit  dans  la 
saison  d'hiver  un  chauffage  et  une  ventilation  très-satisfai- 
sants. 

Les  expériences  sur  la  ventilation  d'été  dans  cet  hôpital 
sont  moins  nombreuses  et  ont  présenté  des  difficultés  parti- 
culières, par  suite  de  l'habitude  et  du  goût  très-prononcé  des 
Anglais  pour  l'ouverture  des  fenêtres.  Cependant  M.  E.  Rosser 
a  pu  en  exécuter  quelques-unes  dont  il  a  eu  l'obligeance  de 
me  communiquer  les  résultats. 

Le  24  juillet  1860,  le  volume  d'air  entrant  dans  le  bâti- 
ment par  les  cheminées  d'appel  de  l'air  nouveau  a  été 
trouvé  de  12  300»-"  en  V  ou  20  885'»*«,4  par  heure,  soit,  pour 
150  lits,  132"*«,57  par  heure  et  par  lit. 

Une  partie  des  fenêtres  étaient  ouvertes,  et  il  n'a  pas  été 
possible  de  mesurer  les  volumes  d'air  nouveau  qu'elles  lais- 
saient entrer. 

L'on  a  déterminé  séparément  les  volumes  d'air  ou  des  gaz 
brûlés  qui  passaient  en  T  : 
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1*  Le  volume  d'air  vicié  dans  le  grand  conduit 
horizontalyà  la  température  de  70^ou2l%ll, 
et  à  la  vitesse  de  2«,75  en  l''  a  été  de 18  900p  i 

2*  Le  volume  de  gaz  brûlés  dans  le  tuyau  hori- 
zontal de  fumée,  à  79*'  ou  26% II,  et  à  la  vi- 
tesse de  2",28  en  r'  a  été  de 5  700 

2^  Le  volume  d'air  vicié  montant  dans  la  grande 
cheminée  de  ventilation  par  le  conduit  annu- 
laire qui  entoure  le  tuyau  principal  de  fumée 
(fig.  2),  à  la  température  de  68«'  ou  20*',5,  et 
à  la  vitesse  de  O-.QO  en  1"  a  été  de 9  660 

4*  Le  volume  de  gaz  brûlés  entrant  dans  la  grande 
cheminée  de  ventilation  par  le  tuyau  principal 
de  fumée  (fig.  2),  à  la  température  de  126<^'  ou 
52*«,22,  et  à  la  vitesse  de  2«,13  en  1"  a  été  de    7,140 


Le  volume  total  du  mélange  d'air  vicié  et  de 
fumée  a  été  trouvé  égal,  en  1',  à 41  400?*'» 

Une  observation  directe,  faite  au  sommet  de  la  grande 
cheminée,  a  donné  pour  le  même  mélange  41  BOO^'i  en  T, 
à  la  température  de  74^  ou  23<^,33  à  la  vitesse  moyenne 
de  l-,37  en  1". 

Ces  deux  résultats  se  vérifient  donc  à  peu  près  l'un  par 
l'autre,  et  montrent  que  dans  tous  les  conduits  l'on  a  obtenu 
une  vitesse  supérieure  à  2  mètres,  et  en  moyenne  de  2ni,50, 
tandis  que  dans  la  cheminée  d'évacuation  générale  elle  n'a  été 
que  de  1»,37  ;  mais  il  faut  remarquer  que  cette  dernière  est 
destinée  à  faire  le  service  de  l'autre  aile,  et  que,  par  consé- 
quent, la  vitesse  moyenne  y  deviendra  égale  à  2-',74  environ, 
ce  qui  prouve  que  l'ensemble  de  ces  conduits  a  été  bien  pro- 
portionné, et  que,  même  avec  des  températures  aussi  modé- 
rées, et  dans  des  circulations  compliquées,  l'on  peut  obtenir 
des  vitesses  de  plus  de  2  mètres. 
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Le  volume  d*air  évacué  des  salles  par  le  grand  conduit  ho- 
rizontal d'air  vicié  était  en  1'  de  18  900?*^  ou  de  32  092—« 
en  1  heure,  soit  pour  150  lits  Sia^^SQe  par  heure  et  par  lit, 
tandis  que  le  volume  d*air  neuf  admis  u*a  été  trouvé  que  de 
132"*«,57.  Cela  indique  que  l'ouverture  des  fenêtres  déter- 
minait rentrée  de  plus  de  81  mètres  cubes  d'air  par  heure  et 
par  lit,  et  augmentait  de  près  de  0,61  le  volume  d'air  qui  tra- 
versait les  salies. 

Ce  résultat»  conforme  dans  son  ensemble  à  ceux  que  j'ai 
déduits  des  expériences  faites  par  MM.  Trélat  et  Péiigot  à 
Lariboisière,  est  une  nouvelle  preuve  que  dans  le  système  de 
Taspiraf  ion,  l'ouverture  des  fenêtres  est  favorable  à  l'évacua- 
tion de  Tair  vicié,  ce  qui  est  l'inverse  de  ce  qui  se  passe  dans 
le  système  de  l'insufflation. 

La  construction  et  l'emploi  des  deux  tourelles  qui  servent 
à  puiser  à  une  certiine  hauteur  dans  fatmosphère  de  l'air  un 
peu  plus  pur,  et  peut*étre  moins  chargé  de  fumée  qu'à  la 
surface  du  sol  de  Londres,  offre  un  exemple  remarquable  de 
la  facilité  avec  laquelle  on  peut,  par  voie  d'appel,  faire  des- 
cendre Tair  pris  à  une  certaine  hauteur  dans  l'atmosphère, 
par  des  conduits  qui  le  mènent  à  des  galeries  de  chauffage 
ou  à  des  canaux  d'introduction  dans  les  locaux  où  s'exerce 
l'appel. 

En  résumé,  les  dispositions  d'ensemble  et  de  détail  adop- 
tées par  M.  E.  Rosser  pour  le  chauffage  et  la  ventilation  de 
l'hApital  du  Guy  à  Londres  nous  paraissent  fort  bien  conçues 
et  conformes  aux  principes  qui  doivent  régler  les  ingénieurs 
dans  de  pareils  travaux. 

22.  Observation  sur  la  direcHan  du  service  dans  cet  hêpitaL  — 
Les  détails  et  les  résultats  d'expériences  que  nous  venons  de 
faire  connaître  sur  la  disposition  des  appareils  de  chauflkge 
et  de  ventilation  de  l'hôpital  de  Guy  sont,  comme  je  l'ai 
dit,  extraits  de  deux  notices  et  d'un  rapport  adressé  par 
M.  E.  Rosser,,  ingénieur,  au  président  de  la  société  qui  a 
fondé  et  qui  entretient  cet  hôpital.  Hs^sont  donc  officiels,  et 
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Icar  eiactilude  n'a  pas  été  contestée.  Mais  à  Thôpital  de  Gay, 
comme  ailleurs,  les  opinions  sont  fort  partagées  sur  les  avan- 
tages que  peut  procurer  la  ventilation,  et  il  y  a  encore,  en 
Angleterre  de  même  qu'en  France,  des  médecins  qui  con- 
testent ces  avantages. 

Le  docteur  qui  a  la  direction  de  cet  hôpital  est  de  ce 
nombre,  et,  comme  il  est  le  chef  de  tous  les  services,  il  en 
résulte  que,  par  des  motifs  d'économie,  il  fait  interrompre 
la  marche  des  appareils  pendant  la  saison  d'hiver,  quand  le 
temps  est  doux  et  qu'il  en  est  fréquemment  de  même  pen- 
dant l'été. 

En  signalant  les  entraves  et  les  interruptions  apportées  à  la 
marche  des  appareils  de  ventilation  de  Thôpital  de  Guy,  j'ai 
eu  pour  but  de  montrer  un  des  trop  nombreux  exemples  où 
le  service  d'appareils,  qui  peuvent  fonctionner  d'une  manière 
satisfaisante,  se  trouve  entravé  et  arrêté  par  la  négligence  ou 
par  la  mauvaise  volonté  des  chefs  des  établissements.  Le  seul 
moyen  d'empêcher  que  les  sacrifices  considérables  faits  par 
les  administrations  soient  ainsi  perdus,  sans  fruit  pour  le 
public,  est  celui  que  j'ai  indiqué  à  plusieurs  reprises  et  qui 
consiste  à  charger  du  service  du  chauffage  et  de  la  ventila- 
tion des  agents  spéciaux,  responsables  de  leur  bonne  marche 
et  soumis  à  un  contrôle  indépendant  des  chefs  des  établisse- 
ments. 

23.  Rentrées  de  fumée  observées.  —  D'une  autre  part,  l'em- 
ploi simultané  du  chauffage  par  des  cheminées  ouvertes  et 
des  appareils  de  ventilation  par  appel,  a  occasionné,  dans 
certains  cas^  des  retours  de  fumée  dans  les  salles,  et  l'on  a 
fait  à  ce  sujet  les  remarques  suivantes  : 

En  ce  qui  concerne  les  cheminées  qui  sont  établies  dans 
le  mur  de  refend  longitudinal,  et  qui  se  trouvent  par  consé- 
quent directement  sous  le  grand  conduit  horizontal  supérieur 
de  fumée,  l'on  pense  que  k  défaut  de  tirage,  provient  seule- 
ment de  malfaçons  dans  les  conduits  qui  sont,  assure- t-on, 
difficiles  à  nettoyer,  ce  qui  est  du  reste  à  peu  près  inévitable 
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dans  de  semblables  dispositifs.  Hais  les  cheminées  qui  sont 
pratiquées  dans  les  murs  de  face  ont  donné  Heu  à  une  autre 
remarque. 

Quand  un  vent  violent  soufQe  perpendiculairement  à  Tun 
de  ces  murs,  la  fumée  qui  monte  par  les  cheminées  prati- 
quées dans  ce  mur,  après  avoir  passé  par  le  conduit  supérieur 
horizontal  et  avoir  débouché  perpendiculairement  dans  le 
tuyau  central  collecteur,  redescend  par  le  tuyau  de  cheminée 
de  la  face  opposée,  et  pénètre  ainsi  dans  les  salles. 

Cet  effet  de  retour  ne  se  produit,  il  est  vrai,  que  par  les 
cheminées  où  le  feu  n*est  pas  allumé,  et  Ton  assure  même 
que  si  les  registres,  dont  elles  sont  toutes  pourvues,  étaient 
régulièrement  fermés,  comme  il  convient,  ces  rentrées  de 
fumée  n'auraient  pas  lieu  ;  cependant,  malgré  cette  explica- 
tion, comme  cet  efTet  est  principalement  «produit  par  l'aspi- 
ration des  conduits  d'évacuation ,  il  me  semble  résulter  de 
ces  observations  que  Tusage  des  cheminées  à  feu  découvert 
ainsi  multipliées  peut  difficilement  se  combiner,  en  toute 
saison  avec  un  appel  actif  exercé  en  divers  points  des 
salles. 

Enquête  sur  Té  Ut  sanitaire  des  casernes  et  des  hôpitaux  militaires 
de  la  Grande-Bretagne. 

84.  But  et  occasion  de  cette  enquête.  —  En  1857,  un  rapport, 
fait  par  une  commission  royale  sur  l'état  sanitaire  de  l'armée 
anglaise,  avait  signalé  l'excès  de  mortalité  qui  frappait  cette 
armée,  comparativement  à  celle  des  hommes  de  même  âge 
dans  les  positions  civiles.  Les  décès  annuels  dans  les  troupes 
de  toutes  armes  en  service  dans  Tinlérieur  du  Royaume-Uni 
s'élevaient  à  17,5  sur  1 000  hommes  %  tandis  que  pour  la  po- 


1.  Il  n*est  pas  sans  intérêt  de  faire  connaître  qu'en  France,  et  en  temps 
de  paix  la  mortalité  dans]  l'armée  est  de  beaucoup  inférieure  à  celle  de  Tar- 
mée  anglaise,  quoique  celle-ci,  moins  nombreuse  par  rapport  à  la  popula- 
tion, soit  recrutée  par  yoie  d'enrôlement  volontaire,  ce  qui  rend  beaucoup 
plus  difficile  l'admission  dans  ses  rangs. 

Le  relevé  suivant  qui  m'a  été  communiqué  par  le  ministère  de  la  guerre, 
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polation  m&le  du  même  âge  elle  n'est  que  de  9,2  pour  mille 
sur  toute  TAngleterre.  Une  statistique  des  décès  qui  élevaient 
aussi  haut  le  chiffre  de  la  mortalité,  démoqtrait  que  ces  fix- 
ées étaient  dus  presqu'entièrement  à  des  affections»  telles 
que  la  fièvre»  le  choléra,  la  dissenterie,  les  maladies  de  poi- 
trine» la  consomption»  etc.  Les  sept  neuvièmes  de  la  morta- 
lité totale  dans  l'infanterie  de  la  ligne  étaient  dus  à  ces  deux 
dernières  classes  de  maladies»  et  dans  chacune  d'elles  la  mor- 
talité de  Tinfanterie  était  plus  que  double  de  celle  des  hommes 
du  même  âge  de  la  vie  civile. 

Sn  présence  de  ces  faits»  la  commission  royale  procéda  à 
une  enquête  générale  des  conditions  de  la  vie  et  du  service 
du  soldat  qui  pouvaient  compromettre  si  gravement  sa  sanlé> 


contient  le  nombre  des  décès  qui  ont  eu  lieu  dans  Tàrmée  pendant  les  onze 
années  écoulées  de  1850  à  1860  inclusivement. 

L*on  y  remarquera  Tinfluence  considérable  des  années  de  guerre  par 
suite  de  la  rentrée  en  France  d'un  grand  nombre  d'hommes  évacués  des 
hôpitaux  des  armées.  Mais  si  on  laisse  de  côté,  comme  anomales,  les 
mortalités  des  années  1854-55-S6  et  de  Tannée  1859,  influencées  par  cette 
cause  évidente,  l'on  trouve  pour  mortalité  moyenne  dansTarmée  le  chiffre 
de  11,9  par  mille  hommes,  au  lieu  de  celle  de  17,5  par  mille  hommes 
dans  Tarmée  anglaiie. 

PBOPORnO!!  DU   NOMBRB  DES    DÉCÈS  RELATIV£MEMT    A   L'EFFEGTIF  DE  L'ARMÉE 
STATIONNÉE  DANS  L'INTÉRIEUR  DE  LA  FRANCE. 
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et  au  nombre  des  causes  assignées  à  cet  excès  de  mortalilé 
se  trouvaient  les  défauts  de  salubrité  des  casernes  et  des  hô* 
pitaux,  tels  que  rencombrement,  l'insuffisance  de  la  ventila- 
tion, Tassainissement  extérieur  défectueux,  Timperfection 
des  moyens  de  préparer  les  aliments^  du  nettoyage,  etc.,  etc. 
Mais  la  nature  de  l'enquête,  dans  laquelle  la  commission  se 
trouvait  ainsi  engagée,  conduisant  à  un  examen  détaillé  des 
deux  classes  d'établissements;  elle  demanda  la  formation 
d'une  sous-commission,  ayant  pour  objet  spécial  Texamen 
de  Fétat  sanitaire  des  casernes  et  des  hôpitaux,  et  la  recher- 
che des  moyens  de  faire  disparaître  tous  les  défauts  contraires 
à  la  santé. 

Dès  le  mois  d'octobre  de  la  même  année,  le  ministre  de  la 
guerre,  lord  Pamnure,  constitua  cette  commission,  qui  fut 
composée  de  MM.  J.  Sutherland,  W.  BurrcU  et  Douglas  Galton» 
et  lui  donna,  pour  Taccomplissement  de  sa  mission,  les  in- 
tructions  les  plus  larges,  qu'il  ne  sera  peut-être  pas  inutile 
de  reproduire  ici. 

Instructions  données  à  la  commisse 'n  nommée  pour  ramélioration  de  rétat 
sanitaire  des  casernes  et  des  hôpitaux,  par  lord  Panmure,  ministre  de 
la  guerre. 

>  r  Vous  procéderez  immédiatement  à  l'examen  et  à  la 
reconnaissance  de  l'état  de  salubrité  de  toutes  les  casernes 
et  des  hôpitaux  militaires  du  royaume,  sous  les  rapports  de 
la  situation,  du  voisinage,  de  la  construction,  du  drainage»  de 
Talimentation  d'eau,  des  lavoirs,  des  buanderies,  des  bains, 
des  cuisines,  des  lieux  d'aisance,  des  urinoirs,  des  moyens  de 
ventilation,  d'éclairage  et  de  dhaoffhge  pendant  le  jour  et  la 
nuit,  de  l'arrangement  et  de  la  distance  des  lits,  de  la  fiMin- 
niture  du  couchage  et  des  ustensiles,  du  cube  de  l'espace 
alloué  par  lit,  de  l'état  d'entretien  des  bâtiments,  de  la  pro- 
preté des  salles,  des  chambres  de  casernes  et  autres  bâtiments 
et  de  leur  voisinage,  ainsi  que  sous  ceux  de  toutes  les  autres 
questions  qui  sont  relatives  aux  bâtiments  et  qui  pourraient 
être  préjudiciables  à  la  santé  du  soldat  Vous,  examinerez 
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aussi  Tensefinble  et  le  caractère  des  dispositions  prises  pour. 
les  malades  des  familles  de  soldats  mariés. 

«  2»  Vous  entrerez  en  conférence  avec  le  chef  du  corps, 
avec  le  médecin  principal,  arec  le  commandant  de  quartier 
de  chaque  caserne  ou  hôpital  que  vous  inspecterez,  et  avec 
rinspecfeur  ou  Tinspecteur  adjoint  des  hôpitaux  voisins  du 
district,  où  la  caserne  ou  Thôpital  seront  situés,  lequel  a 
reçu  Tordre  de  vous  donner  toute  l'assistance  qui  dépendra 
de  lui. 

«  3»  Tous  pourrez  réclamer  le  concours  de  toute  per- 
sonne en  rapport  avec  l'établissement  en  qualité  de  dé- 
posant ou  pour  vous  aider  dans  l'accomplissement  de  votre 
mission. 

•  4"*  Vous  formulerez  votre  opinion  sur  toutes  les  causes 
de  maladie  ou  de  mortalité,  dans  toutes  les  casernes  et  dans 
tons  les  hôpitaux  y  qui  seraient  susceptibles  d'être  évitées. 
Vous  établirez  Testimation  des  travaux  et  des  mesures  néces- 
saires pour  faire  disparaître  les  défauts  dans  le  drainage, 
pour  la  suppression  des  dépôts  d'immondices,  pour  établir  un 
drainage  perfectionné,  pour  améliorer  les  lieux  d'aisance,  les 
urinoirs,  les  lavoirs,  les  bains,  les  buanderies,  pour  ventiler 
efficacement  toutes  les  chambres  de  caserne,  les  salles  de 
service,  celles  de  réunion  de  jour,  pour  chauffer  et  éclairer 
de  jour  oa  de  nuit  et  pour  améliorer  les  cuisines  dans  toutes. 
les  casernes  et  dans  tous  les  hôpitaux. 

<  5"  Vous  recevrez  plus  tard  des  instructions  pour  régler 
rinataiiation  des  hommes  dans  toutes  les  casernes  et  dans 
tous  les  hôpitaux,  autant  qu'il  sera  possible,  de  manière  qu'il 
ne  8<Nt  pasallMé  moins  de  600  pieds  cubes  (16"^,8)  d'espace 
par  hoone  dans  les  casernes  et  corps  de  garde,  avec  3  pieds 
enbes  (0"',915)  d'intervalle  entre  les  lits  dans  les.  premières, 
et  que  dans  les  hôpitaux  le  volume  d'espace  affecté  à  chaque 
lit  ne  soie  pas  inférienr  à  1 200  pieds  cubai  (33«*Sâ0)  et  qu'il  y 
ait  au  moins  4  pieds  (l'",aso)  entre  les  lits  et  12  pieds  cubes 
(3-,66}  du  pied  d'un  lit  à  un  autre,  quant  cela  aéra  prati- 
eaUe. 


60  INTRODUCTION. 

«  6*  Vous  ordonnerez  que  le  nombre  d*indiyidus  que  cha- 
que chambre  de  caserne,  corps  de  garde  ou  salle  d*infirmerie 
doit  contenir,  d'après  ces  proportions,  soit  peint  sur  la  porte  ; 
et  si  quelque  local  n'est  pas  reconnu  convenable  pour  les 
hommes,  sains  ou  malades,  ou  si  les  conditions  de  ces  locaux 
ne  sont  pas  susceptibles  d'être  améliorées,  vous  en  interdirez 
l'habitation  uhérieure. 

«  T"  Si  l'état  des  choses  ne  permet  pas  que  ces  instruc- 
tions soient  exécutées,  vous  améliorerez  autant  que  possible 
les  salles  et  les  chambres,  et  vous  rendrez  compte  au  secré- 
taire d'Etat  des  modifications  à  introduire. 

<  8""  Si  les  b&timents  peuvent  être,  au  moyen  de  quelques 
dispositions  additionnelles,  appropriés  pour  des  soldats  ma- 
riés ou  pour  les  malades  de  leur  famille  à  l'hôpital,  vous  or- 
donnerez que  ces  dispositions  soient  prises  séparément,  selon 
que  vous  le  jugerez  nécessaire.  Si  les  b&timents  ne  permet- 
tent pas  ces  arrangements,  vous  ferez  connaître  les  mesures 
additionnelles  à  prendre  pour  cet  objet. 

«  9^"  Vous  ordonnerez  immédiatement  le  lavage  à  la  chaux 
et  telles  mesures  de  propreté  que  vous  jugerez  nécessaires 
dans  les  b&timents  des  casernes  et  des  hôpitaux. 

«  10»  Vous  êtes,  en  outre,  autorisé  à  ordonner  l'exécution 
immédiate  des  travaux  qui  vous  paraîtront  nécessaires  pour 
la  ventilation,  le  chauffage,  l'éclairage,  le  drainage,  le  net- 
toyage, l'alimentation  de  bonne  eau  en  quantité  suffisante, 
pour  ces  hôpitaux  et  ces  casernes,  pourvu  que  la  dépense  de 
ces  travaux  ne  dépasse  pas  la  somme  de  2  500  livres  pour^ 
chaque  hôpital  ou  caserne. 

<  11"*  Si  les  inconvénients  reconnus  ne  peuvent  être  cor- 
rigés sans  l'exécution  de  travaux  dont  la  dépense  excéderait 
les  crédits  ainsi  mis  &  votre  disposition,  vous  en  rendrez 
compte  au  secrétaire  d'État,  pour  ces  hôpitaux  ou  casernes, 
et  vous  ferez  connaître  les  plans  et  les  devis  des  travaux  que 
vous  jugerez  nécessaires,  mais  qui  ne  pourraient  être  exé« 
cutés  dans  les  limites  de  ces  crédits. 

<  12*  Les  ordres  donnés  pour  l'exécution  des  travaux,  dont 
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]a  dépense  n'excédera  pas  2  500  livres  pour  chaque  caserne 
ou  hôpital,  seront  signés  par  le  président  et  serviront  d'auto- 
risation à  l'ingénieur  du  district  pour  Texécution  des  travaux 
ainsi  ordonnés. 

c  l3o  Vous  vous  assurerez  ultérieurement  que  les  travaux 
ordonnés  ou  recommaudés  par  vous  ont  été  exécutés  à  votre 
entière  satisfaction  et  vous  en  rendrez  compte  à  ce  départe- 
ment. 

«  Octobre  1857. 

€  Signé  :  Panhure.  » 

Bitraits  du  rapport  de  la  commission  chargée  d'améliorer  Tétat  sanitaire 
des  casernes  et  des  hôpitaux  militaires.  Ayril  1860*. 

Dans  ce  rapport,  fort  remarquable,  la  Commission  a  exa- 
miné l'état  et  la  disposition  des  casernes  et  des  hôpitaux  ac- 
tuels du  Royaume-Uni»  et  quelque  important  que  soit  cet 
examen  au  point  de  vue  des  principes  généraux,  je  crois  de- 
voir me  borner  à  extraire  de  cette  partie  de  son  travail,  quel- 
ques observations  générales  et  les  bases  qu'elle  en  a  déduites 
pour  la  construction  et  la  disposition  des  b&timents  à  créer. 

Elle  constate  d'abord  que  les  conditions  auxquelles  il  faut 
satisfaire  pour  établir  une  caserne  salubre,  ont  été  à  peine 
prises  en  considération  jusqu'à  ce  jour  en  Angleterre,  tandis 
que  la  facilité  de  la  surveillance  semble  avoir  été  le  seul 
objet  des  constructions. 

Elle  signale  entre  autres  la  caserne  de  cavalerie  de  Hyde- 
park  occupée  par  les  horse-guards,  dont  les  b&liments  sont 
établis  dans  un  espace  extrêmement  rétréci,  et  qui  est  con- 
struite pour  recevoir  536  sous-officiers  et  soldats.  La  popu- 
lation de  cette. caserne,  si  elle  était  occupée  au  complet, 
équivaudrait  à  4,26  hommes  par  mètre  carré  de  la  surface 
occupée  par  les  bâtiments,  non  compris  les  femmes,  les  en- 
fants et  les  chevaux. 


1.  Les  commissaires  étaient  UM.  J.  Sutherland,  WiUe  Burrel  et  Douglas 
Galton. 
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La  caserne  de  Wellington  est  encore  plus  insoiOsante 
puisque,  d'après  le  rapport,  sa  populaiicm  normale  serait  de 
plus  de  12  individus  par  mètre  carré  de  surface  bAtie,  ce  qui 
est  plus  que  le  double  de  la  densité  de  la  population  de  la 
partie  Est  de  Londres,  l'an  des  quartiers  les  plus  peuplés  de 
l'Angleterre. 

Après  avoir  cité  quelques  autres  exemples  remarquables 
de  l'insuffisance  de  l'espace  alloué  au  soldat  anglais  dans  les 
casernes, et  comparant  l'espace  réel  au  volume  des  I6"«,8 
admis  pour  base  de  la  capacité  à  donner  aux  chambres  de 
casernes  par  la  Commission  royale  de  santé  de  l'armée,  les 
commissaires  font  voir  qu'en  moyenne,  pour  ramener  toutes 
les  casernes  à  cette  proportion,  il  faudrait  augmenter  leur 
capacité  de  32  pour  100. 

Passant  ensuite  à  la  question  de  la  yentilation,  la  Gom* 
mission  commence  par  constater  les  résultats  suivants.  (*) 

l""  Dans  83  casernes  de  la  Grande-Bretagne  contenant 
3130  chambres  et  42  521  hommes,  dans  un  espace  variant 
de  5"*%6,  à  ll"«,2,  &  14"*%00  par  homme,  et  seulement 
pour  quelques-uns  de  16"*-^*  8,  il  n'a  été  pris  aucune  mesure 
pour  la  Tentilation. 

«  Dans  78  casernes,  contenant  2237  chambres  et  33  801 
hommes,  dans  un  espace  de  7"'%47  et  au-dessus  par  homme, 


l.  Eq  France,  d'après  une  circulaire  ministérielle  en  date  du  30  juin 
1856,  les  superficies  et  les  capacités  cubiques  allouées  par  faoBnie  dans 
les  casernes  doivent  6tre  réglées  ainsi  qu'il  suit  : 

En  général,  les  logements  de  sous- officier  s,  des  maîtres  oorriers  et  des 
soldats  peuvent  être  établis,  sous  le  rapport  de  l'étendue,  d'après  les  bases 
suivantes  : 

SoperScie.  Capacité  cubiqoe. 

Un  adjudant  ou  on  tambour^mflôor.    12  à  15***«        39*-*,6  à  49*'*,5 
Vaguemestre  ou  moniteur  général...    12  39     ,6 

Maître  ouvrier 25  à  30  82     ,5 

Sergent-major  et  son  fourrier 1$  26     ,40  par  bonune. 

Sergent  des  compagnies  (par  homme)     6  19     ,8  par  homme. 

Fantassins  (par  homme) 3,75  1!2     ,00 

Cavaliers  (par  homme) 4  14     ,00 

Cheval  (selon  que  récxxrie  est  simple 

ou  double) 7  à  8,4,  36    ,00  à  42 

*  Pages  38  et  39. 
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il  a  été  établi  des  moyens  de  ventilation,  qui  présentent  tous 
les  genres  d'imperfection  et  d'insuffisance.  Les  dispositions 
adoptées  dans  les  chambres  ainsi  incompl^ement  ventilées 
sont  les  suivantes  : 

«  Dans  quelques  chambres  Ton  a  trouvé  des  ouvertures 
pratiquées  dans  les  plafonds,  communiquant  par  des  con- 
duits avec  Tair  extérieur  ;  méthode  de  ventilation  impar- 
&ite,  insuffisante  et  sujette  à  produire  des  courants  descen- 
dants constants,  par  Faction  des  foyers,  quand  les  portes  et 
les  fenêtres  sont  fermées. 

c  Dans  les  chambres  supérieures  des  casernes  d'infanterie 
et  généralement  dans  celles  de  la  cavalerie,  des  ouvertures 
ont  été  pratiquées  à  travers  les  plafonds  au-dessous  de  -la 
toiture.  Outre  la  production  des  courants  descendants,  des 
ouvertures  de  ce  genre  communiquant  avec  un  semblable 
réservoir  d'air  vicié  et  stagnant,  commun  à  plusieurs  cham- 
bres, peuvent  par  une  action  irrégulière  des  foyers,  faire 
arriver  l'air  vicié  de  certaines  chambres  dans  les  autres. 

Fig.  9. 


<  Une  modification  à  la  disposition  précédente  et  qui  a 
été  trouvée  à  Northampton,  mérite  attention.  Dans  cette  ca- 
serne (fig.  7)  les  chambres  étaient  au-dessus  des  écuries  et  au- 
dessus  des  chambres  était  un  étage  surbaissé  occupé  en  par- 
tie par  les  hommes.  Les  chambres  au-dessous  de  cet  étage, 
étaient  ventilées  au  moyen  d'une  ouverture  faite  dans  le  pla- 
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fond  et  communiquant  dans  Fespace  triangulaire  formé  par 
le  pan  du  toit,  par  la  cloison  de  Tétage  supérieur  et  par  le  pla- 
fond de  celui-ci.  Dans  ce  même  espace  s'ouvrait  un  orifice  de 
ventilation  de  l'étage  supérieur,  placé  près  de  la  tète  du  lit 
des  hommes  qui,  pendant  la  nuit,  respiraient  ainsi  Tair  vicié 
des  chambres  inférieures,  à  moins  que  les  foyers  de  celles-ci 
ne  fussent  allumés,  auquel  cas  c'étaient  les  hommes  des 
chambres  inférieures  qui  respiraient  Tair  vicié  de  celles  du 
haut.  II  n'y  a  peut-être  pas  d'exemple  plus  frappant  de  l'abs- 
cence  d'idées  exactes  sur  la  ventilation. 

En  général,  les  ouvertures  pratiquées  dans  les  plafonds 
sont  garnies  de  ventelles  à  coulisses,  qui,  ainsi  qu'on  devait 
s'y  attendre,  sont  toujours  fermées,  de  sorte  que  ces  caser- 
nes, quoique  classées  parmi  celles  qui  sont  insuffisamment 
ventilées,  ne  le  sont  en  réalité  pas  du  tout.  » 

Après  un  examen  très-soigné  des  autres  conditions  acces- 
soires de  bien-être,  auxquelles  il  conviendrait  de  satisfaire 
dans  les  casernes,  la  Commission  arrive  à  celle  qui  nous  oc- 
cupe principalement. 

Un  aperçu  général  des  divers  systèmes  de  ventilation  par 
propulsion  à  l'aide  d'appareils  mécaniques  ou  par  aspiration 
au  moyen  d'appareils  de  chauffage,  donnant  à  l'appel  l'éner- 
gie nécessaire,  conduit  les  commissaires  à  conclure  que  pour 
les  casernes  de  l'Angleterre,  tous  ces  systèmes  ne  sont  pas 
applicables. 

Parmi  les  motifs  de  cette  exclusion,  dont  quelques-uns 
pourraient  être  contestés,  il  y  en  a  deux  qui,  pour  les  ca- 
sernes me  paraissent  péremptoires,  l'un  partout,  l'autre  en 
Angleterre. 

Le  premier  est  le  plus  général,  c'est  la  nécessité  qui  dé- 
coule de  l'installation,  de  la  conduite  et  de  l'entretien  de  ces 
appareils  quels  qu'ils  soient,  et  qui  obligerait  à  attacher  à 
chaque  caserne  un  mécanicien  ou  au  moins  un  chauffeur, 
qui  serait  inoccupé  quand  la  caserne  serait  vide. 

Le  second  motif  plus  particulier  à  TAngleterre,  c'est  le 
goût  très-prononcé  dans  toutes  les  classes  de  la  population, 


'A(/"-^' 
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pour  l'usage  des  foyers  à  feu  nu,  dont  la  suppression  parait 
à  peu  près  impossible  et  qui,  dans  certains  cas,  pourrait 
contrarier  les  autres  moyens  de  venlilation»  moins  cependant 
que  les  commissaires  ne  le  pensent. 

Laissant  donc  de  côté  cette  partie  de  la  question, passons  à 
Texamen  des  divers  procédés  de  ventilation  applicables  aux 
casernes  que  la  Commission  a  étudiés,  avec  beaucoup  de  soin. 

Stf  •  Soupape  des  cheminées  d'appel  du  docteur  AmoU.  «—  Cet 
appareil  consiste  en  un  châssis  rectangulaire,  allongé,  en 
métal,  inséré  dans  le  conduit  de  cheminée  de  la  chambre 
à  ventiler,  près  du  plafond.  Son  but  est  de  profiter  du  cou- 
rant ascendant,  qui  se  produit  dans  la  cheminée,  pour  entraî- 
ner par  Touverture  de  ce  ch&ssis  les  couches  supérieures  de 
Tair  de  la  chambre  dans  le  conduit,  tandis  que,  pour  em- 
^*«-  '••  pêcher  les  courants   des- 

^^rm^.^  cendants  de  fumée  de  ren- 
trer dans  la  chambre,  une 
soupape  formée  d'une  étoffe 
légère  de  soie  reposant,  en 
dedans  du  passage,  sur  une 
plaque  de  métal  percée  de 
trous  est  placée  dans  l'ou- 
verture du  châssis.  Cette 
soupape,  comme  toute  au« 
iiL.A  ^->k«-'^^^-^^«ii      ^^^  n'agît  que  dans  cer- 

taines conditions.  Si  la  hotte  de  la  cheminée  est  très-large, 
la  quantité  d'air  et  de  fumée  qui  arrive  d'en  bas,  dans  le 
conduit,  sera  plus  grande  que  celle  qui  peut  être  débitée  par 
la  cheminée,  dans  sa  partie  la  plus  étroite,  où  l'appareil  de 
ventilation  est  placé,  et  la  fumée  pénétrera  dans  la  chambre 
par  la  valve.  Par  conséquent  toutes  les  fois  que  Ton  veut  se 
servir  de  l'appareil  du  docteur  Arnolt,  il  faut  rétrécir  la  hotte 
de  la  cheminée,  de  manière  à  permettre  aux  courants  de 
s'alimenter  en  partie  par  de  l'air  passant  par  la  soupape*. 

*  Il  coa?ient,  dans  tous  les  cas,  dt  rétrécir  les  hottes  de  cheminée  dés 
VERT.  I.  5 
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c  Mais,  comme  le  volume  d'air  que  cet  appareil  peut  faire 
arriver  dans  la  cheminée  est  très-restreint,  cette  forme  de 
ventilateur  ne  tonvient  ni  pour  une  chambre  de  caserne  ni 
pour  aucun  local,  où  un  certain  nombre  d'individus  seraient 
réunis  *.  C'est  cependant  un  ventilateur  très-économique 
et  très-simple  pour  les  chambres  des  sous-ofBciers  pour  les- 
quels nous  arons  uniformément  recommandé  son  adoption. 
Sa  construction  actuelle  présente  un  léger  incmivénient,  au- 
quel il  est  facile  de  porter  remède.  L'étoffe  de  soie  peut  faire 
du  bruit  en  retombant  sur  la  plaque  métallique,  et  Ton  cor- 
rigerait oe  défaut  en  la  remplaçant  par  une  feuille  mince  de 
liège  ou  de  matière  ansdogue. 

«  L'on  voit  d'ailleurs  que  la  soupape  du  docteur  Arnolt 
n'est  qu'un  simple  appareil  d'évacuation.  » 

26.  Ventilateur  de  Sherringham.  —  «  Celui-ci  consiste  en 

une  bolie  de  fonte  insérée  dans  le  mur,  près  du  plafond,  et 

^'8-  ^*-  établissant  une  communication  di- 

l^mÊ^mÊ^^'\r  ^^^^^  ^^^^  '*^'^  extérieur.  Afin 
^^^^^^^^Ê  I      d'empêcher  l'air  d'entrer  en  cou- 

(^^^^^^31  p      ^*^^  inconamode.  Ton  a  placé  à 

'  'I        l'orifice  une  valve  articulée  à  son 

côté  inférieur  et  ouvrant  vers  le  pkifond.  Il  résulte  de  cette 
disposition  que  le  courantaffluent,  nécessaire  pour  alimenter 
le  tirage  de  la  cheminée,  est  dirigé  vers  le  plafond  et  dispersé 
à  une  distance  plus  ou  moms  grande  dans  la  masse  générale 
de  l'air  de  la  chambre. 

c  Ce  dispositif,  considéré  comme  orifice  d'admission,  est 
bon  quant  à  son  principe  et  à  sa  disposition,  mais  sa  seule 


leur  origine,  «nits  raeeordantlephis  possible  par  des  sur  races  k  contours 
continus,  dont  la  section  trans?ersale  se  rapproche  de  plus  en  plus  de 
celle  du  tuyau  de  Aimée.  On  évite  ainsi  les  tourbillonnements  de  la  fumée ,  la 
■¥itesM  dans  œttt  partie  du  tuyau  deTiant  aloi»  j>]jis  grande  et  plus  stable, 
et  le  tirage  est  plus  régulier. 

*  Ce  dispositif  est  fort  analogue  à  celui  qui  a  été  «saayé  sans  succès  en 
France  à  ThOpital  du  Gros-Caillou,  et  quoique  dans  ce  dernier  cas  le  cou- 
rant entraînant  ne  fût  pas  mêlé  de  fumée,  l'expérience  a  montré  Tezactitude 
de  l'objection  précédente. 
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aelion  ne  somit  p«8  «uffisante  pour  des  cbambres  ût  u» 
certaîD  DOinbffe.d'<hoiiiiiies  seraient  réunis. 

c  Ces  deux  ventilateurs,  du  docteur  Amolt  et  de  Sherrin- 
gham,  sont  l'un  un  orifice  d'extraction,  l'autre  un  orifice  d'in- 
troduction. Il  y  en  a  trois  autres  qui  ont  été  essayés,  ceux  de  Wat- 
son,  de  Mackinnell  etde  Muir,  qui  sont  présentés  comme  ayant 
l'avantage  de  servir  en  même  temps  pour  la  sortie  de  l'air  vicié 
et  pour  l'entrée  de  l'air  pur.  Il  n'est  pas  douteux  que  tous  les 
trois  ne  satisfassent  à  cette  double  condition  ;  mais  pour  que 
cela  arrive,  il  faut  certaines  circonstances  déterminées.  Si  les 
circonstances  sont  modifiées,  chacun  de  ces  trois  appareils 
peut  devenir  uniquement  un  orifice  de  sortie  ou  un  orifice 
d'entrée.  La  condition  essentielle  de  leur  fonctionnement  est 
que  la  chambre,  à  laquelle  ils  sont  adaptés,  soit  close,  et  dans 
ce  cas  leur  mode  d'action  présente  quelque  chose  de  parti- 
cotier.  Si  un  certain  nombre  de  personnes  sont  agglomérées 
dans  une  chambre  à  cheminée,  les  portes  et  les  fenêtres 
étant  fermées,  et  si  un  tuyau  d'une  section,  en  apparence 
suffisante  pour  produire  la  ventilation  exigée  par  ce  nombre 
d'individus,  est  établi  depuis  le  plafond  jusqu'au-dessus  du 
toit  du  bâtiment,  il  se  produira  des  tendances  inégales  au 
passage  de  l'air  intérieur  à  l'air  extérieur,  ou  vice  versa.  L'air 
extérieur,  plus  lourd,  tendra  à  descendre,  et  l'air  intérieur  à 
monter  en  courants  variables  et  irréguliers,  et  la  pièce  sera 
mal  ventilée,  si  même  elle  l'est  quelque  peu. 

«  Mais  il  est  assez  remarquable  qu'aussitôt  que  le  tuyau 
est  divisé  dans  toute  sa  longueur,  du  sommet  &  la  base,  par 
un  diaphragme,  si  mince  qu'il  soit,  l'action  est  complètement 
changée.  Il  s'établit  un  courant  d'air  descendant  constam- 
ment dans  la  chambre  d'un  côté  du  diaphragme,  et  un  cou- 
rant ascendant  d'air  vicié  de  l'autre  côté.  La  moitié  du  tuyau 
rouniitainsi.de  Pair  pur,  etl'autre  œoîUé  évacue  l'air  weié, 
de  sart0  que,  si  les  dimensions  sont  convenablement  déiar^ 
onnhM,  la-pitee  peut  être  .maintemie  saluhre.  » 

as.  yemUakur  de  Waïun.  ~  «  Ce  ventilateur  est  une  9^ 


68  INTRODUCTION. 

plication  do  principe  précédent  dans  sa  fonnela  plus  simple. 
Il  consiste  en  un  tuyau  à  section  carrée»  avec  un  diaphragme 

Fig.  la. 


\r 


longitudinal  du  haut  en  bas,  et  ne  présente  aucune  disposi- 
tion pour  opérer  la  diffusion  du  courant  descendant.  > 

S8.  YentUatewr  de  MackinnM.  —  «  Ce  dispositif  est  présenté 
comme  un  perfectionnement  du  précédent.  Il  est  composé  de 
deux  tuyaux  placés  Tun  dans  l'autre  et  séparés  par  un  cer- 
tain intervalle.  Le  tube  intérieur  est  le  plus  long  et  dépasse 

Fig.   IS. 
k 


") 


( 


le  tube  extérieur  en  dessus  et  un  peu  au-dessous,  au  delà  de 
son  débouché  à  travers  le  plafond  pour  servir  de  support  à 
un  disque  circulaire  voisin  de  ce  plafond ,  et  qui  masque 
rentrée  du  tuyau  extérieur.  Ce  dispositif  agit  ainsi  qu'il 
suit  :  La  longueur  du  tuyau  intérieiu*  détermine  un  cou^ 
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rant  ascendant  qui  s*y  produit,  el  il  devient  le  conduit  d'é- 
chappement de  l'air  vicié.  Le  tuyau  extérieur  forme  le  con- 
duit d'arrivée  de  l'air  pur,  et  le  courant  descendant,  en 
rencontrant  le  plateau  circulaire,  est  dirigé  dans  le  sens  du 
plafond  et  se  disperse.  » 


Fig.  14.  29.  Ventilateur  de  Muir.  —  «  Cet 

appareil,  analogue  à  celui  de  Wat- 
son,  consiste  en  un  tuyau  carré,  di- 
visé en  quatre  compartiments  A,  A, 
B,  B,  par  des  diaphragmes  diago- 
naux. Ces  diaphragmes  sont  prolon- 
gés au  del&  du  sommet  du  conduit, 
qui  est  recouvert  au-dessus  du  toit 
par  des  persiennes,  au  lieu  de  parois 
pleines.  Le  but  de  ce  dispositif  de 
diaphragmes  et  de  persiennes  est, 
non -seulement  d'assurer  en  temps 
ordinaire  des  courants  ascendants  et 
descendants,  mais  encore  d'utiliser 
l'action  des  mouvements  de  l'air  ex- 
térieur, qui  9  en  frappant  à  travers 
les  persiennes,  sous  un  angle  quel- 
conque, produira  un  courant  d'air 
ascendant  d'extraction  du  côté  sous 
le  vent. 

«  Nous  venons  d'indiquer  le  mode 
d'action  de  ces  ventilateurs  dans  une 
pièce  fermée;  mais  aussitôt  qu'une  porte  ou  une  fenêtre 
est  ouverte,  ils  deviennent  simplement  des  conduits  d'ex- 
traction et  cessent  de  fournir  de  l'air  pur.  A  l'inverse,  s'il 
y  a  dans  la  cheminée  de  la  chambre  un  feu  très-actif,  et  si 
les  portes  et  les  fenêtres  sont  fermées,  le  foyer  s'alimente 
d'air  par  les  ventilateurs,  et  ils  sont  transformés  en  orifices 
d'introduction. 
<  Il  est  évident  que  ces  dispositifs  présentent  de  certains 
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avantages  dans  les  cas  où  ils  sont  applicables.  Dans  des  pièces 
isolées,  telles  que  des  églises,  des  chapetles,  des  écoles,  des 
bibliothèque»,  cbaoflées  par  des  calorifères  et  où  les  portes 
sont  fermées  pendant  plusieurs  heures  de  suite,  chacun  d'eux 
peut  servir  de  ventilateur. 

«  De  même  dans  les  écuries  d'une  certaine  construction, 
dans  les  salles  de  police,  dans  les  corps  de  garde,  ils  peuvent 
être  plus  ou  moins  applicables,  moins  cependant  dans  ce 
dernier  cas,  à  cause  de  Texistence  du  foyer  découvert  et  de 
la  fréquence  de  Touverture  des  portes.  Mais  daiis  les  cham- 
bres de  easemea  ils  ne  seraient  cîertainement  pas  applicables, 
par  suite  de  la  difficulté  et  de  la  dépense  de  leur  établisse- 
ment dans  un  grand  nombre  de  pièces  détachées  à  différents 
étages,  et  de  l'existence  des  cheminées. 

«  M.  Watson  nous  ayant  demandé  la  permission  de  ventiler 
quelques  chambres  de  casernes,  nous  avons  autorisé  l'iotro- 
dection  de  son  appareil  dans  l'un  des  bâtiments  de  la  caserne 
de  Wellington  contenant  douze  chambres,  et  nous  lui  avons 
laissé  établir  son  appareil,  comme  il  l'a  jugé  convenable.  Il 
a  placé  son  ventilateur  au  haut  de  l'escalier,  qui  est  au  milieu 
du  bâtiment,  et  a  établi  des  persiennes  dans  les  murs  de  re- 
fend, qui  séparent  l'escalier  de  chacune  des  douze  chambres, 
n  espérait  qu'un  courant  d'air  descendrait  dans  l'escalier 
par  l'une  des  divisions  du  tuyau,  passerait  de  là  par  l'une 
des  séries  de  perriennes  dans  chaque  chambre,  sortirait  par 
l'autre  série  pour  se  rendre  dans  l'escalier  et  gagnerait  l'autre 
division  du  tuyau  pour  l'échappement  dans  l'air.  Mais,  en 
examinant  le  mode  d'action  dans  l'appareil,  l'on  a  constaté 
^we,  par  les  deux  divisions  du  ventilateur,  il  passait  dans 
l'cscaliiT  un  courant  descendant  qui  pénétrait  dans  les  ehao»* 
l»*es  par  les  oovertures  garnies  de  persiennes,  et  de  là  aux 
cheminées,  de  sorte  qu'il  ne  se  f(H*mait  aucun  courant  ascen- 
dant. Sans  vouloir  déprécier  l'invention  de  M.  Watson  pov 
tes  cas  où  elle  peut  être  appliquée,  nous  fûmes  conduits  à  cette 
conclusion  certaine  qu'il  ne  convenait  pas  pour  ces  eneembleft 
de  ehambres  à  cheminées  auxquelles  il  avait  été  adapté. 
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c  Nous  avons  autorisé  M.  Mackinnel  àintrodaire  un  de  ses 
▼ântilateiirs  dans  un  corps  de  garde  détaché  de  la  caserne  de 
Wellington.  U  fut  placé  au  milieu  du  toit  et  du  plafond,  et 
parait  avoir  répondu  au  but  proposé. 

c  Nous  avons  recommandé  d'essayer  le  ventibteur  de 
H.  Moir  dans  quelques  corps  de  garde.  Notre  seul  motif 
pour  le  choisir  pour  cette  destination,  c'est  que  son  énergie 
s'accrott  avec  le  vent 

«  Nous  avons  aussi  fait  étahlir  le  ventilateur  de  M.  Mackin-, 
nel  dans  un  certain  nombre  de  corps  de  garde. 

«  Ces  trois  ventilateurs  peuvent  être  très-utiles  pour  aérer 
des  lieux  de  réunion  de  troupe,  des  vaisseaux  hôpitaux...;, 
mais,  ainsi  que  nous  Tavons  établi,  nous  ne  les  considérons 
pas  comme  convenables  pour  des  chambres  de  casernes. 

<  Dans  ce  qui  précède,  nous  nous  sommes  proposé  d'éta- 
blir clairement  les  avantages  et  les  inconvénients  des  difiEé- 
rents  appareils  de  ventilation  et  des  dispositions  qui  nous 
ont  été  présentés  pour  les  chambres  de  casernes.  Nous  allons 
maintenant  chercher  à  indiquer  la  méthode  que  nous  avons 
adoptée  comme  la  phis  convenable  pour  satisfaire  aux  con- 
dilions  du  problème  à  résoudre  pour  toutes  les  casernes. 

c  Ce  problème  peut  s'énoncer  ainsi  : 

*  Dans  un  bâtiment  composé  d*un  c&rtain  nombre  de  chambres^ 
où  Von  entre  généralement  par  des  corridors  communs  ou  par 
des  escaliers  ou  quelquefois  directement  de  V extérieur^  et  dont 
chacune  a  un  foyer  découvert^  qu'il  est  essentiel  de  conserver  dans 
tous  ks  caSy  comment  doit-on^  en  toute  saison  et  par  toutes  les 
températures,  le  jour  comme  la  nwi,  alimenter  chaque  chambre^ 
séparément  et  indépendamment  de  toute  autre^  d'une  quantité 
d^air  suffisante  powr  la  rendre  saluhre^  et  en  mime  temps  empi-- 
cher  la  température  de  tomber  au-dessous  du  degré  qui  convient 
au  biênrkre  des  hommes?  Résoudre  la  quation  en  modifiant  le 
moins  possible  la  construction  des  chambres  par  des  disposition^ 
gui  ne  puissent  pas  être  facilement  dérangées  et  aveo  le  moins  de 
dipenet  possible. 
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«  L'énoncé  de  ce  problème  montre  du  reste  les  difficultés 
de  la  ventilation  des  casernes.  Aucun  des  procédés,  que 
nous  avons  vus  en  usage  ne  nous  offrant  une  solution»  nous 
avons  dû  considérer  le  problème  à  nouveau;  nous  avons 
cherché  à  le  résoudre,  et  nous  croyons  y  avoir  réussi  à  un 
degré  suffisant  pour  tous  les  cas  de  la  pratique.  > 

SO.  Volume  d'air  pur  nécessaire  par  homme.  —  «  Nous  avons 
commencé  par  chercher  à  déterminer  approximativement 
le  volume  d*air  nouveau  nécessaire  pour  maintenir  à  Tétat 
de  salubrité  une  chambre  où  Ton  couche.  Des  tentatives  di- 
verses ont  été  faites  à  différentes  époques  pour  déterminer 
ce  Yolume  par  des  considérations  scientifiques;  mais  presque 
tous  les  expérimentateurs  sont  arrivés  à  des  estimations  dif- 
férentes. Ces  divergences  d*opinion  proviennent  de  ce  que 
Ton  n*a  pas  eu  assez  égard  aux  conditions  variées  auxquelles 
Tair  pur  doit  satisfaire  pour  produire  la  ventilation  des  habi- 
tations des  hommes,  et  de  ce  que  Ton  n*a  pas  considéré  le 
côté  pratique  plutôt  que  le  côté  scientifique  de  la  question. 

«  Quelques  expérimentateurs  ont  basé  leurs  calculs  sur  la 
quantité  d*air  nécessaire  pour  dissoudre  Tacide  carbonique 
produit  par  la  respiration  dans  une  proportion  inférieure  à 
celles  où  ce  gaz  peut  exister  dans  l'air  extérieur.  D'autres  ont 
adopté  le  Yolume  d'air  nécessaire  pour  dissoudre  la  vapeur 
aqueuse  qui  s'exhale  de  la  peau  et  des  poumons,  et  pour  la 
disperser,  de  manière  à  n'élever  l'état  hydrométrique  de  l'air 
qu'au  même  degré  de  salubrité  que  l'air  extérieur. 

«  Les  estimations  sont  par  conséquent  très-diverses,  et 
diffèrent  dans  le  rapport  d'un  à  deux,  à  trois,  à  quatre, 
quant  au  volume  d'air  nécessaire  pour  la  santé  :  cette  diver- 
sité même  montre  combien  la  question  est  encore  peu  con- 
nue au  point  de  vue  scientifique. 

«  L'estimation  pratique  du  volume  d'air  nouveau  néces- 
aaire  pour  ventiler  une  chambre  a,  dans  notre  opinion,  bien 
plus  de  poids  que  celle  que  fournit  la  science.  Nous  trouvons, 
comme  point  de  départ,  que  si  la  nature  a  disposé  dans  Tat- 


RENSEIGNEMENTS  SUR  LA  VENTILATION.  73 

mosphère  des  moyens  illimités  et  constants  de  purification 
et  de  mouvement  de  l'air,  la  construction  des  bâtiments 
s*oppose  à  l'application  de  ces  conditions  naturelles  en  ren- 
fermant Tair  dans  des  espaces  clos,  en  les  saturant  d'impu- 
retés et  en  le  rendant  stagnant.  L'on  peut  hardiment  affirmer 
que  les  édifices  dans  lesquels  Ton  s'est  le  plus  rapproché 
des  conditions  naturelles  de  l'atmosphère  sont  aussi  les  plus 
salubres.  La  chimie  nous  a  appris  assez  nettement  qu'il  faut 
au  moins  200  pieds  cubes  ou  5""'%6  par  heure  à  un  homme, 
rien  que  pour  dissoudre  l'acide  carbonique  et  la  vapeur 
d'eau  qu'exhale  son  corps,  dans  la  proportion  qui  existe  dans 
Tatmosphère  elle-même.  Mais  la  chimie  ne  tient  pas  compte 
de  ces  poisons  volatils  émanés  de  la  peau  et  des  poumons,  et 
qui,  dans  un  air  stagnant,  sont  parfaitement  perceptibles  aux 
sens,  même  après  qu'ils  ont  été  disséminés,  comme  on 
Ta  prévu.  En  réalité,  le  but  de  la  ventilation  doit  être  d'as- 
surer la  dispersion  et  l'évacuation  de  ces  exhalaisons  insa- 
lubres, et  lorsque  ce  résultat  aura  été  obtenu,  le  gaz  acide 
carbonique  et  les  vapeurs  aqueuses  seront  entraînés  en  même 
temps. 

«  Peu  de  personnes  savent  peut-^tre  que  le  foyer  ordinaire 
d*uue  chambre  de  caserne  détermine  l'évacuation  d'un  vo- 
lume d'air  bien  plus  considérable  que  celui  qui  est  nécessaire 
pour  dissoudre  l'acide  carbonique  et  la  vapeur  d'eau  en 
maintenant  la  salubrité.  Cette  quantité  varie  naturellement, 
avec  la  section,  la  hauteur  et  la  température  du  conduit  de 
la  cheminée»  ainsi  qu'avec  la  force  et  la  direction  du  vent. 
Les  valeurs  extrêmes  de  ce  volume  peuvent  être  pratique- 
ment fixées  entre  6000  pieds  ou  168  mètres  cubes  par  heure, 
et  dix  fois  ce  volume  ou  1680  mètres  cubes'.  Une  chambre 
de  douze  honunes  pourrait  donc  être  ventilée  par  la  seule 


1.  Des  expériences,  faites  dans  le  cabinet  de  la  direction  du  Conserva- 
toire, et  dont  il  sera  parlé  au  chapitre  v,  m'ont  en  effet  montré  qu'avec 
un  feu  actif  de  bois,  de  houille  ou  de  gaz,  on  peut  faire  évacuer  facile* 
ment  par  cette  cheminée,  dont  le  conduit  est  assez  élroit,  1000  à  1300  mé- 
trés d'air  par  heure.  • 


74^  INTRODUCTION. 

action  du  foyer,  à  raison  de  500  pieds  cubes  ou  14  mètres 
cubes  d'air  par  homme  et  par  heure,  c*est-à<^e  que  le  foyer 
de  la  cheminée  assurerait  à  lui  seul  une  yenlilation  plus  que 
doublé  de  celle  qui  satisferait  aux  conditions  de  la  chimie^ 
et  cependant  il  a  été  bien  établi  par  des  observations  certai- 
nes que  des  chambres  ainsi  ventilées  sont  à  la  fois  infectes 
et  malsaines. 

«  Ce  résultat  est  sans  doute  en  partie  attribuable  à  l'em- 
placement de  la  partie  de  la  chambre  d*où  l'air  vicié  est  ex- 
trait, car  bien  que  l'adde  carbonique,  comme  les  autres  gaz, 
se  dissémine  dans  l'espace  entier  de  la  chambre,  les  émana- 
tions organiques  dont  nous  avons  parlé  sont  perçues  par  les 
sens  bien  plus  fortement  près  du  plafond  des  appartements, 
comme  par  exemple  dans  les  galeries  des  églises,  des  thé&tres 
non  ventilés,  etc.,  de  sorte  que,  dans  toute  chambre  qui  n'est 
ventilée  que  par  la  cheminée,  il  y  a  une  sorte  de  réservoir 
d'air  vicié  au-dessus  de  la  distance  d'activité  de  la  ventilation. 

«  Le  foyer  d'une  cheminée  peut  donc  être  un  admirable 
auxiliaire  de  la  ventilation;  mais,  par  lui-même,  il  n'est  cer- 
tainement pas  suffisant  pour  résoudre  le  problème. 

«  Ls  sens  de  l'odorat  fiuirnissaot  la  principale  indicaition 
de  la  salubrité  ou  de  l'insalidirité  de  l'atmosphère  d'une 
chambre,  et  ses  perceptions  différant  avec  la  sensibilité  des 
organes  chez,  les  divers  individus,  il  n'est  peutrètre  paft  pos- 
sible d'M'river  à  fixer  un  étalon  absolu  de  la  ventilati<»i  ; 
mais,  afin  d'obtenir  quelque  estimation  pratique  de  la  ipian- 
tité  d'air  nécessaire  pour  maintenir  l'air  d'uoe  chambre*  de 
caserne  suffisamment  pur,  et  de  fixer  les  dimensions  des 
conduits  d'évaeuation  et  des  orifices  d'accès  pour  assurer  le 
renouvellement  de  ce  volume ,  nous  avons  fait  établir  des 
conduits  d'évacuation  de  certaines  sections  déterminées  dans 
les  angles  des  plafonds  de  douze  chambres  de  la  caserne  de 
Wellington,  débouchant  au-dessus  des  toits,  disposés  de  façon 
que  les  ouvertures  pouvaient  être  restreintes  et  que  le  vo- 
lume d'air  passant  dans  chaque  conduit  était  mesuré  par  un 
anémomètre  délicat  construit  par  Neumann,  de  Paris,  pour 


RENSEIGKCHENTS  SUR  LA  VENTILATION.      75 

cel  objet  spécial.  Les  mesures  ont  été  prises  i  différentes 
époques,  à  différents  mois»  entre  deux  et  cinq  heures  du 
matin.  Les  observations  nécessaires  de  température  eu  dehors 
et  en  dedans  des  chambres,  le  degré  d'bygrométmité  de 
l'air  furent  aussi  déterminés,  et  l'état  de  salubrité  de  Tat- 
mosphère  des  chambres  fut  observé  en  même  temps.  D'apràs 
ces  observations,  aussi  bien  que  par  d'autres  que  nous  avons 
été  à  même  de  foire,  nous  pensons  que  l'estimation  sur  la- 
quelle nous  avions  basé  nos  premiers  perfectionnements  de 
la  Tentîlation  est  suffisamment  voisine  de  la  Yéritèau  point 
de  Yue  pratique.  C'est  que  dans  une  chambre  de  caserne 
contenant  12  hommes,  avec  une  capacité  de  600  pieds  cubes 
ou  16*««,8  par  homme,  la  totalité  de  l'air  de  la  chambre  doit 
être  renouvelé  au  moins  deux  fois  par  heure,  ou,  en  d'autres 
termes,  qu*à  chaque  homme  il  faut  allouer,  en  nombres 
ronds,  un  volume  d'air  de  ventilation  de  1200  pieds  cubes 
ou  33'**«,60  par  heure.  Cette  quantité  n'est  même  pas  suffi- 
santé  pour  débarrasser  complètement  une  chambre  de  ca- 
séine de  mauvaise  odeur  en  tous  temps  et  en  toute  saison  ; 
mais  les  difficultés  de  la  solution  entière  d'un  problème  dont 
les  conditions  sont  si  variables  nous  ont  décidé  à  admettre 
cette  base  pour  la  ventilation,  attendu  que,  dans  les  dispo* 
sitions  que  nous  avons  prises»  il  est  toujours  possible  d'aug* 
menter  ce  volume  sans  difficultés. 

«  Quelque  temps  après  que  nos  projets  eurent  été  mis  en 
activité,  nous' avons  appris  avec  plaisir,  par  un  rapport  fait 
au  bureau  général  de  la  Santé,  par  MM.  Fairbainn,  Glaisher 
et  Wheastone,  qu'une  base  analogue  de  15  à  20  pieds  cubes 
par  homme  et  par  minute  (ou  900  à  1200  pieds  par  heure) 
avait  été  adoptée  par  eux.  Mais,  en  prenant  cette  base,  nous 
maiotenons  en  même  temps,  comme  une  condition  indis- 
pensable, que,  pour  chaque  homme,  il  doit  y  avoir  un  cube 
d'espace  de  600  pieds  cubes  ou  I6"*S80,  comme  Ta  recom- 
mandé la  Commission  royale. 

•  Pour  ventiler  une  chambre  de  caserne,  il  est  non-seule- 
ment nécessaire  de  lui  fournir  le  volume  d'air  voulu,  mais  de 
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Ty  introduire  en  toute  saison,  pendant  les  chaleurs,  pendant 
les  froids  et  pendant  cette  période  que  l'on  peut  considérer 
comme  d'une  température  modérée  de  jour  et  de  nuit.  Quand 
le  temps  est  doux,  le  problème  est  assez  facile  à  résoudre. 
Pendant  les  chaleurs,  et  particulièrement  si  le  temps  est  en 
même  temps  humide,  rien  ne  peut  mieux  rendre  salubre 
une  chambre  où  dorment  plusieurs  individus  que  l'ouver- 
ture modérée  des  fenêtres.  C'est  ce  que  font  généralement 
les  soldats  pour  leur  propre  agrément  ^  ;  mais,  pendant  la 
saison  froide,  il  est  tout  à  fait  nécessaire  de  prendre  des  dis* 
positions  pour  échauffer  l'air  à  admettre.  » 

Si.  c  Principes  de  la  ventilation  des  chambres  de  casernes. — 
Il  nous  reste  à  déterminer  le  principe  sur  lequel  sera  fondé 
le  système  de  ventilation  à  adopter.  Après  un  examen  attentif 
des  différents  moyens  qui  ont  été  mis  en  usage,  nous  avons 
décidé  que,  sous  le  rapport  de  la  ventilation,  chaque  cham- 
bre de  caserne  serait  indépendante  des  autres,  et  que  le 
mouvement  de  l'air  serait  basé  sur  l'action  de  la  cheminée 
et  sur  la  différence  des  températures  intérieure  et  extérieure. 
D'après  la  loi  de  la  dilatation  des  gaz,  découverte  par  Dalton 
et  par  Gay-Lussac,  l'air  atmosphérique,  en  s'échauffant  du 
point  de  congélation  à  celui  de  l'ébullition,  augmente  de 
volume  de  0,375  ou  environ  f  de  son  volume  primitif;  ce 
qui  produit  une  dilatation  d'un  peu  plus  de  0,002  par  chaque 
degré  de  thermomètre  de  Fahrenheit  ou  0,00375  par  degré 
centigrade.  Si  l'air  extérieur  d'une  chambre  est  à  20*'  ou  à 
11*'*  au-dessus  de  l'air  extérieur,  l'air  de  cette  chambre  aug- 
mentera de  0,002  X  20^  =  0,04  ou  ^  de  son  volume  et  sera 
dans  la  même  proportion  plus  léger  que  l'air  extérieur.. 
Celui-ci,  plus  froid,  aura  ainsi  une  tendance  à  pousser  de 
bas  en  haut  l'air  dilaté  et  plus  chaud  de  la  chambre,  pour 
lequel  jusqu'ici  nous  n'avons  pas  supposé  d'issue. 


*  Mais  cet  usage  n*en  est  pas  moins  fort  dangereux  pour  les  hommes 
placés  près  des  fenêtres ,  qui  contractent  souvent  des  douleurs  rhumatis- 
males. 


RENSEIGNEMENTS  SUR  LA  VENTILATION.  77 

SS.  •  Conduits  (TévacucUion.  —  Nous  avons  utilisé  cette  loi 
en  établissant  dans  chaque  chambre  un  conduit  de  ventila- 
tion de  diinensions  données,  ayant  une  section  proportion- 
née à  sa  longueur  et  au  nombre  d'individus  habitant  la 
chambre.  Mais  comme  ce  dernier  nombre  doit  être,  dans 
notre  opinion,  déterminé  par  le  volume  cubique  de  cette 
chambre,  nous  proposons  de  régler  la  section  du  conduit 
d'après  ce  volume. 

«  La  vitesse  de  Tair  dans  le  conduit  et  par  conséquent  la 
puissance  d*appel  de  celui-ci  dépend  1"*  de  la  différence  de 
température  entre  Tair  intérieur  et  Tair  extérieur;  2""  de  la 
hauteur  du  conduit;  3""  de  la  résistance  du  frottement  dans 
ce  conduit,  et  4<'  de  la  facilité  avec  laquelle  Tair  qui  doit  ali- 
menter le  conduit  entre  dans  la  chambre. 

•  Dans  les  chambres  supérieures  d'une  caserne,  nous  re- 
commandons que  la  section  transversale  du  conduit  ait 
1  pouce  carré  pour  50  pieds  cubes  de  la  chambre  ;  pour 
rétage  au-dessous,  la  section  sera  de  1  pouce  carré  pour 
55  pieds  cubes  de  la  chambre,  et,  quand  il  y  aura  trois  éta- 
ges, la  section  du  conduit  pour  le  plus  bas  sera  de  1  pouce 
carré  pour  60  pieds  cubes  de  la  chambre  *. 

«  La  vitesse  de  Tair  dans  ces  conduits  dépend  évidemment 
de  la  différence  de  température  entre  l'air  de  la  chambre  et 
celle  de  l'air  extérieur,  du  mouvement  de  l'air  au  dehors  et 
d'autres  circonstances.  Quand  ces  températures  sont  à  peu 
près  égales,  comme  cela  arrive,  par  exemple^  quand  les  fe- 
nêtres sont  ouvertes,  le  tirage  est  très-faible  et  n'est  plus  que 
le  résultat  des  mouvements  de  l'air  extérieur**;  mais,  quand 
les  fenêtres  sont  ouvertes,  la  chambre  est  ventilée  sans  le 


*  Cet  proportions  correspondent,  pour  le  premier  étage,  à  10'''^=63'****< 
ptr  homme;  pour  le  deuxième  étage,  à  10^'«,9=:S8^*''^,67,  et,  pour  le 
troisième  étage,  à  13r<-«=:75****'«,6. 

**  n  peut  même  ayoir  lieu  en  sens  contraire,  ainsi  que  cela  arrive  sou- 
Te&t.  Dans  l'été,  quand  l'air  est  plus  chaud  au  dehors  qu'au  dedans,  il 
peut  se  Uitt  une  introduction  d'air  chaud,  malgré  la  fermeture  des 
fenêtres. 
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secours  du  conduit  d*évaoualion.  Dans  d'autres  circonstances 
le  courant  est  habituellement  assez  énergique.  D*aprè6  un 
certain  nombre  d'expériences  linites  avec  ranéntométre  de 
Neumann,  nous  avons  trouvé  que  dans  les  cbambres  de  la 
caserne  de  Wellington,  ayant  une  capacité  de  79fi0  pieds 
cubes  ou  221"'S76, 11  passait  par  le  conduit  un  volume  d'air 
de  8000  à  9000  pieds  cubes  ou  224  à  252  mètres  cubes  par 
heure.  Chaque  conduit  évacuait  donc  de  la  chambre  environ 
600  pieds  cubes  ou  16^*^,80  par  homme  et  par  heure,  si  les 
chambres  contenaient  18  hommes,  ce  qui  est  le  maximum 
qu'elles  doivent  recevoir.  Nous  avons  ainsi  obtenu  des  orifi- 
ces d'évacuation  de  l'air  vidé  capables  d'extraire  600  pieds 
cubes  ou  16"*%80  d'air  par  homme  et  par  heure,  et  nous 
avons  déjà  vu  que  la  cheminée  en  extrait  la  même  quantité  ; 
par  conséquent  nous  avons  atteint  le  volume  fixé  de  1200  pieds 
cubes  ou  dd^^^oe.  Le  volume  d'air  qui  s'écoule  varie  d'ailleurs 
tellement,  qu'il  est  nécessaire  de  disposer  pour  tes  orifices 
d'entrée  des  valves  régulatrices  qui  ne  soient  pas  à  la  dis- 
position des  hommes;  mais  ces  valveS'doiventétre  faites  de  mar 
nière  qu'il  ne  soit  jamais  possible  de  les  fermer  entièrement. 
«  Dans  notre  dispositif,  les  conduits  d'air  vicié  partent  d'un 
angle  du  plafond  et  s'élèvent  à  3  ou  4  pieds,  0",91  ou  1">,22 
au-dessus  du  toit,  et  ils  sont  recouverts  par  des  persiennes 
pour  empêcher  la  pluie  d'y  tomber.  Ces  persiennes  ont,  selon 
les  circonstances,  exigé  quelques  ajustements,  parce  que  le 
vent  et  la  pluie  peuvent  en  contrarier  l'action.  Les  conduits 
ont  été  fiiits  en  planches  de  sapin  de  3/4  de  pouce  ou 
0*,019'd'épaisseur,  bien  planées  à  l'intérianr  et  assemblées  en 
languettes.  Mais  11  serait  préférable  de  les  pratiquer  dans  le 
mur  avec  enduit  poli  de  ciment.  Ils  doivent  être  munis  de 
valves,  pour  permettre  d'en  réduire  l'ouverture  aux  |  de  la 
section  fixée  plus  haut,  suivant  les  ordres  du  médecin,  pour 
proportionner  la  ventUation  selon  le  temps  et.  les  saisons. 

«  Un  tuyau  d'évaouation^ un  conduit  dedimiinée ne  sont 
cependant  pas  suffisants  par  eux-mêmes  pour  ventiler  une 
chambre. 
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«  Lorsqu'une  chambre  a  deux  cheminées ,  elles  agissent 
Tune  contre  Tautre,  et  la  cheminée  qui  a  le  feu  le  plus  éner- 
gique s*alimentera  en  attirant  la  famée  de  rautre,  à  moins 
qu'elle  ne  puisse  recevoir  de  l'air  extérieur,  qui  diminue  le 
tirage  qu'elle  exerce  sur  l'autre.  Par  la  même  raison,  si  une 
chambre  close  n'a  pas  d'autres  moyens  de  ventilation  qu'un 
conduit  d'évacuation  d'air  vicié  et  un  conduit  de  cheminée, 
le  foyer  s'alimentera  certainement  en  attirant  en  bas  Pair  du 
conduit  de  ventilation,  et  il  se  produira  des  courants  incom- 
modes. Il  est  essentiel  par  conséquent  de  disposer  des  ori- 
fices d'entrée  de  l'air  extérieur  pour  alimenter  à  la  fois  le 
foyer  et  le  conduit  d'évacuation. 

33.  «  Orifices  cCadmission  de  Vair  pur.  —  La  question  im- 
portante à  résoudre  qui  se  présente  ensuite  est  donc  celle  de 
la  nature,  de  la  position  et  des  dimensions  des  ûcifices  d'ad- 
mission de  l'air. 

cDans  certaines  casernes  ces  orifices  ont  été  placés  au  ni- 
veau du  plancher.  Ils  ont  été  généralement  fermés  par  les 
soldats  ;  mais  quand  ils  ne  Font  pas  été,  nous  avons,  par  les 
motifs  précédents,  ordonné  de  les  clore. 

<  Après  avoir  examiné  avec  soin  la  marche  des  courants 
produits  par  les  orifices  d'introduction  placés  près  du  pla- 
fond, comme  ceux  qu'on  peut  former,  par  exemple,  en  abais- 
sant un  peu  le  cb&ssis  supérieur  d'une  fenêtre,  nous  avons 
trouvé  que  l'air,  ainsi  admis,  cesse  promptement  de  former 
un  courant  particulier,  et  qu'à  une  très-petite  distance  de 
l'orifice,  il  est  déjà  mêlé  à  la  masse  générale  de  l'air  et  que 
sa  vitesse  est  devenue  imperceptible. 

c  Ce  résultat  est  dû  en  partie. à  la  masse  de  l'air  qui  remplit 
la  chambre,  avec  laquelle  le  courant  se  mêle, 'et  en  partie  à 
l'actrou  de  la  gravité,  quand  l'air  admis  est  plus  froid  que 
cdni  de  la  cbambfe,  et  enfin  à  l'action  du  feu  *.  des  eSets  da 


'  LaTériUble  raisoa,  c'est  que  ia.foroe  vm  ponèdée^tr  Vm^  à  «m 


80  INTRODUCTION. 

mouveuient  de  Tair  affluent  dans  une  chambre  ont  été  très- 
bien  mis  en  évidence  par  le  docteur  Reid  et  par  d*autrcs  per- 
sonnes, et  récemment  par  M.  J.  E.  Campbell,  secrétaire 
adjoint  au  bureau  général  de  la  Santé.  Le  résultat  des  recher- 
ches de  ces  divers  observateurs,  c*est  que,  dans  une  chambre 
pourvue  d*un  foyer,  Tair  se  meut  en  circonvolutions,  s'élève 
le  long  du  mur  où  est  placé  le  foyer,  suit  le  plafond  en  se 
dirigeant  vers  le  mur  opposé,  descend  le  long  de  ce  mur 
vers  le  plancher,  et  suit  ce  plancher  pour  gagner  le  foyer. 
Un  feu  de  cheminée  tend  ainsi  à  maintenir  Tair  d'une  chambre 
à  un  état  moyen  de  pureté  et  de  température  *.  > 

54.  c  Position  et  construction  des  orifices  d'introduction.  — 
Par  des  motifs  pratiques  par&itement  justifiés  par  les  résul- 
tats de  l'expérience,  nous  avons  décidé  que  les  orifices  d'ad- 
mission de  l'air  seraient  placés  près  du  plafond.  La  forme 
que  nous  avons  adoptée  est  celle  de  boites  en  fonte  ou  de 
briques  cloisonnées,  présentant  des  sections  diflérentes,  selon 
le  nombre  d'hommes  que  la  chambre  doit  contenir.  Nous 
aTons  admis  1  pouce  carré  ou  6**^,03  pour  60  pieds  cubes 
ou  1"'«,68  de  capacité  de  la  chambre,  comme  superficie 
d'orifice  d'admission  pour  chaque  chambre;  mais  nous  pen- 
sons que  1  pouce  carré  pour  120  pieds  cubes  ou  îr'^'^ZQ  de 
capacité  de  la  chambre  serait  une  proportion  suffisante,  si 
de  l'air  chaud  était  admis  autour  de  l'appareil  de  chauffage  *"". 

c  Dans  les  chambres  de  casernes  de  dimensions  ordinal- 


entrée ,  est  éteinte  par  les  tourbillonnemenis  qu'il  détermine  dans  la  masse 
d'air  ambiante.  Cependant  ces  courants  sont  quelquefois  sensibles  à  une 
certaine  distance. 

*  Des  effets  analogues  se  produisent  avec  tous  les  moyens  de  chauffage, 
d'introduction  et  d'évacuation  d'air.  Il  s'agit  d'en  tenir  compte  de  manière 
à  ce  qu'ils  ne  soient  pas  gênants. 

**  D'après  la  base  admise  de  600  pieds  cubes  ou  16"**, 8  d'espace  par 
homme,  cela  revient  à  63  centimètres  carrés  d'orifice  d'admission  par 
homme,  et  chacun  d'eux  devant  recevoir  33"'*  ,60  par  heure  on  0"**  ,00993 

0  00933 
par  seconde,  cela  suppose  une  vitesse  d'admission  de  77^^^^=! ",48 en 

0,0063 
une  seconde ,  ce  qui  est  trop  fort  ;  l'on  n'obtient  pas  facilement  une 
semblable  vitesse  sans  un  appel  énergique. 
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res,  nous  avons  généralement  recommandé  l'usage  de  deux 
orifices  d*admission  placés  sur  les  deux  côtés  opposés  de  la 
chambre,  mais  non  Tun  vis-à-vis  de  Tautre,  ou  tous  les  deux 
du  même  côté,  dans  les  chambres  séparées  par  un  nmr  de 
refend  longitudinal.  Dans  les  chambres  plus  grandes  nous 
avons  augmenté  le  nombre  des  orifices  d'accès  de  l'air. 

Afin  d'éviter  autant  que  possible  les  courants  d'air,  ainsi 
que  pour  diminuer  le  nombre  des  points  où  le  mur  serait 
affaibli,  nous  avons  enveloppé  les  orifices  d'introduction 
avec  une  corniche  en  bois  d'une  longueur  plusieurs  fois  su- 
périeure à  la  leur,  dirigée  vers  le  plafond  et  inclinée  à  45\ 
La  partie  supérieure  de  la  corniche  est  formée  d'une  plaque 
de  zinc  percée  de  trous  de  £  à  ^  de  pouce  ou  3  à  4  millimè- 
tres de  diamètre.  La  partie  de  cette  paroi  immédiatement 
au-dessus  de  l'orifice  est  en  bois  plein,  pour  changer  encore 
mieux  la  direction  du  courant.  La  somme  des  aires  des  orifices 
de  la  plaque  de  zinc,  à  travers  lesquels  l'air  pénètre  dans 
la  chambre,  est  égale  à  six  ou  huit  fois  celle  de  l'orifice 
d'admission  de  l'air  extérieur. 

<  La  figure  ci-contre  montre  l'élévation  d'une  corniche  de 
ventilation,  placée  sur  un  orifice  d'admission.  La  partie  an- 


Fig.  16. 


Fig.  15. 


térieure  et  les  extrémités  sont  en  bois,  la  partie  supérieure 

est  en  zinc  perforé,  excepté  dans  la  portion  directement 

opposée  à  l'orifice,  laquelle  est  en  bois.  Dans  un  bâtiment 

VENT.  I.  6 
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Fig.    17, 


neuf,  il  senil  préttnUe  d'établir  plosieiirs  petits  orifices 
séparés  pcNur  ri^trodoctioB.  Os  seraient  finfement  prath- 
qoés  dans  répaisseor  des  nnnrs^  en  tenninant  rentrée  par 
une  briqoe  ordinaire  creose,  tandis  qoe  Torifice  intérîeor 
serait  garni  de  Persiennes  en  foirte  oo  ea  toiles,  éeartéesd'un 
pouce  et  demi  on  3  à  4  centimètres,  inclinées  en  liant  Ters 
le  plafond  et  poinant  être  fermées  à  Tolonté.  L'appareil  yen- 
tSatenr  du  Sherringbam  poorrail  aussi  être  employé. 

«  La  figure  montre  la  coupe  d*un  orifice*  d'admission  ayec 
son  couferde  en  zinc,  perforé  du  c6té  de  la  chambre,  et  le 

dispositif  pour  le  fermer  à  Taide 
d'une  yalve  et  d'une  corde  pour 
foire  tourner  celle-  ci  autour  d'un 
axe  fixé  à  son  côté  inférieur  et 
ajusté  de  façon,  qu'ayant  un 
contre- poids  à  son  bord  supé- 
rieur, elle  tombe  et  laisse  l'orifice 
ouYert,  quand  elle  n'est  pas  éle- 
Tée  et  maintenue  par  la  corde. 
Cette  yalye  doit  être  très-libre,  de 
façon  que,  quand  elle  est  fermée, 
il  y  ait  au  moins  un  demi-pouce 
on  un  pouce ,  ou  12  à  25  milli- 
mètres, entre  elle  et  les  côtés  et 
le  fond  de  Torifice.  Elle  peut  être  faite  en  zinc  ou  en  tôle 
galvanisée. 

«  La  corniche  ou  les  persiennes,  qui  couvrent  l'orifice  d'en- 
trée, doivent  être  fixées  avec  des  vis,  pour  qu'il  soit  facile  de 
les  enlever  pour  nelloyer  l'intérieur. 

«  Le  volume  d'air  fourni  par  ces  orifices  et  par  ceux  d'in- 
troduction d*air  chaud,  que  nous  allons  décrire,  a  été  trouvé 
généralement  suffisant  pour  la  cheminée  du  foyer  et  pour  le 
conduit  d'évacuation,  particulièrement  dans  les  chambres  si- 
tuées immédiatement  sous  le  toit  ;  mais  quelquefois,  par  l'ac- 
tion du  vent  extérieur,  les  courants  d'air  deviennent  irréguliers 
et  produisent  des  rentrées  d'air  vicié  dans  le  conduit  d*évacua- 
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ûtm.  Pour  obvier  à  œs  ineonvéuieiits,  nous  arons  placé  des 
«''«•  *•*  Persiennes  renversées,  sur  le  côté 

lÊ    1  inférieur  du  conduit,  du  côté  de 

J     l*""^     ^^  chambre.  Ils  ont  pour  effet  de 
^     I  diriger  ces  courants  vers  le  pla- 

^J  fond  et  de  les  empêcher  de  des- 

cendre sur  les  hommes.  La  figure 
fera  mieux  comprendre  la  con- 
struction de  ces  persiennes.  Cette 
précaution  n*a  été  nécessaire  que 
dans  un  petit  nombre  de  cas*. 
<  Dans  quelques  casernes,  il  ne 
nous  a  pas  semblé  nécessaire  de  pratiquer  des  orifices 
d'introduction,  parce  qu'il  y  existait  déjà  des  tuyaux  pas- 
sant à  travers  les  plafonds.  Ces  tuyaux  établissaient  la  com- 
manication  de  Tair  extérieur  avec  la  chambre.  L'erreur  de 
leur  installation  avait  été  de  les  utiliser  comme  conduits 
d'évacuation,  tandis  que  par  l'action  d'appel  du  foyer  ils  de- 
venaient en  réalité  des  orifices  d'admission ,  et  nous  avons 
recueilli  souvent  des  plaintes  sur  les  courants  d'air  des- 
cendant qu'ils  produisaient,  parce  qu'ils  étaient  généra- 
lement établis  au-dessus  de  la  table  et  des  bancs  des 
hommes.  Sir  Joshua  Jebb  a  introduit  un  perfectionnement 
dans  ces  conduits  de  ventilation  en  plaçant  au-dessus  un  cou- 
vercle en  bois,  dont  le  but  est  d'accroître  reflet  du  conduit 
quand  le  vent  souffle  d'un  côté  ou  de  l'antre  du  bâtiment.  Il 
agit  cependant  encore  dans  ce  cas,  comme  orifice  d'admis- 
sion et  en  l'appliquant  dans  ce  but  nous  en  avons  transporté 
l'ouverture  de  la  partie  inférieure  sur  les  côtés  du  conduit, 
en  l'agrandissant  et  en  y  plaçant  des  plaques  de  zinc  perforé 
ou  des  persiennes  pomr  disperser  le  courant. 

60.  «  Positions  respectives  des  tuyaux  (Tévacuation  et  des 


*  La  réussite  de  cette  addition  montre  que,  dans  ce  dispositif,  l'évacua- 
tion de  Tair  Ticié  c'a  pas  assez  de  stabilité. 
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orifices  (Tadmissûm.  —  Les  positions  relatives  des  condaits 
d'évacuation  et  des  orifices  d'accès  de  l'air,    que  nous 

avons  adoptées  pour  les 
chambres  de  casernes , 
sont  indiquées  en  plan  et 
en  coupe  dans  les  figures 
ci-contre. 

«  Il  est  important  que 
le  conduit  d'évacuation  et 
les  orifices  d'admission 
soient  placés  aussi  loin  que 
possible  les  uns  des  autres, 
afin  de  permettre  la  diffu- 
sion du  courant  d*air  nouveau  de  se  produire  dans  la  masse 
générale  de  l'air  de  la  chambre,  de  manière  que  toute  la  ca- 
pacité de  celle-ci  soit  à  un  état  moyen  de  salubrité,  mais, 
par  suite  de  la  direction  que  prennent  les  courants  d'air 
dans  une  chambre,  il  nous  a  paru  prérérable  de  placer  le 
conduit  d'évacuation  de  l'air  vicié  d'un  c6té  ou  de  l'autre  du 
foyer  et  non  directement  en  face. 

«  D'après  ces  dispositions,  le  renouvellement  de  l'air  dans 
une  chambre  de  caserne  se  fera  ainsi  qu'il  suit  : 

«  Supposons  une  chambre,  contenant  dix  hommes  dans  un 
espace  de  6000  pieds  cubes  ou  168  mètres  cubes,  ventilés 
au  moyen  d'une  cheminée,  d'un  conduit  d'évacuation  et  de 
deux  orifices  d'admission.  Il  y  entrera  par  heure  environ 
12000  pieds  cubes  ou  336  mètres  cubes  d'air  extérieur  par 
les  orifices  d'admission.  Cet  air  se  mêlera  avec  celui  de  la 
chambre,  en  le  maintenant  à  un  certain  état  de  pureté, 
quant  à  l'acide  carbonique,  à  la  vapeur  aqueuse  et  aux 
matières  organiques.  La  moitié  environ  de  l'air  s'échappera 
par  la  cheminée  et  l'autre  moitié  par  le  conduit  d'évacuation 
et  la  qualité,  ainsi  que  la  température  de  l'air,  seront  à  peu 
près  uniformes  dans  toute  son  étendue. 

«  Les  différentes  parties  de  l'appareil  n'agiront  pas  tou- 
jours avec  la  même  efficacité,  mais  les  variations  n'auront 
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pas  une  importance  assez  grande  pour  modifier  le  résultat 
moyen- 
SB.  «  Chauffage  de  Vair  admis.  —  Il  est  évident  qu'une  si 
graude  quantité  d'air  traversant  l'hiver  une  chambre  de 
caserne  la  maintiendrait  à  une  basse  température,  si,  par 
quelque  moyen  simple,  l'on  ne  pouvait  chauffer  au  moins 
une  partie  de  l'air  introduit.  Notre  attention  s'est  spéciale- 
ment portée  sur  cette  question  et  nous  avons  examiné  les 
meilleurs  foyers  à  présent  en  usage.  Aucun,  cependant,  ne 
nous  a  semblé  à  la  fois  convenable,  pour  l'usage  des  caser- 
nes, et  disposé  de  manière  que  la  chaleur  qu'il  fournit  pût 
être  utilisée  pour  la  ventilation.  Le  foyer  actuel  des  chambres 
de  casernes,  dont  nous  avons  déjà  parlé,  permet  à  la  plus 
grande  partie  de  la  chaleur  qu'il  développe  de  s'échapper  par 
la  cheminée,  et  c'est  au  moyen  de  ce  courant  constant  de 
chaleur  perdue  que  nous  nous  sommes  décidés  à  chauffer  l'air 
nouveau  admis  dans  la  chambre.  Après  plusieurs  essais, 
nous  ayons  adopté  un  foyer  qui,  autant  que  nous  pouvons 
en  juger  par  l'expérience  de  deux  hivers,  remplit  le  but  pro- 
posé. Hais  dans  un  problème  qui  présente  tant  de  difficultés, 
il  est  probable  qu'il  y  aura  lieu  d'introduire  quelques  per- 
fectionnements, à  mesure  que  les  essais  continueront. 

37.  <  Nouveau  modèle  de  foyer,  —  Les  principes  d'après 
lesquels  l'on  a  construit  ces  nouveaux  foyers  sont  les  sui- 
vants: 

c  La  grille  doit  être  placée  aussi  en  avant  que  possible  dans 
l'intérieur  de  la  chambre;  la  partie  qui  doit  contenir  le  com- 
bustible est  en  briques  réfractaires ,  le  fond  est  en  partie 
plein  pour  restreindre  la  consommation  de  charbon.  Une 
prise  d'air  est  ménagée  par  derrière  la  grille  et  amenée  au- 
dessus  du  feu,  pour  aider  à  empêcher  le  foyer  de  fumer.  Les 
parois  latérales  sont  inclinées  de  manière  à  envoyer,  par 
radiation,  dans  la  chambre,  la  plus  grande  quantité  de  cba* 
leur  possible.  L'ouverture  dans  la  cheminée  n'a  pas  de  régis- 
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ire.  Derrière  la  plaque  de  food  est  ménagée  uae  chambre 
dans  laquelle  Tair  arrive  de  rextériem*,  est  chauffé  par  son 
contact  avec  les  larges  surfaces  postérieures  de  la  plaque, 
augmentées  par  des  appendices ,  jnsqu'à  mie  tempéntore 
de  56  à  70^  ou  ld^,a3  à  21^,11 ,  puis  passe  dans  la  chambre 
par  un  conduit  établi  dans  le  mur  et  qui  se  termine  par  une 
ouverture  garnie  de  persiennes,  aurdessus  de  la  position  des 
hommes.  La  chambre  à  air  est  ménagée  aussi  grande  qa*il 
est  possible. 


rig.2a. 


rig.  21. 
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«  Les  croquis  ci-joints  montrent  comment  on  a  réalisé  cette 
idée. 

«  A,  B,  C  sont  l'élévation,  le  plan  et  la  coupe  transversale 
du  foyer. 

«  La  maçonnerie  qui  entomre  le  feu  autour  de  la  griHe  est 
représentée  dans  les  fig.  1B  et  G  où  elle  est  indiquée  par  des 
hachures.  La  maçonnerie  de  fond  porte  des  rainmw  termi- 
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nées  par  des  owertupes  qui  ferment  des  cimauz  pour  l'ad- 
mission de  l'air  en  arrière  et  au-dessus  du  combustible.  Le 
corps  est  fût  en  jdaqoes  de  fonte. 

«  Ces  foyers  ont  été  construits  de  trois  dimensions,  selon 
la  CMitenance  des  chambres.  Axissi  un  foyer  avec  grille  de 
l')3^  00  0",d8  est  destiné  à  des  chambres  de  3600  pieds 
cubes  ou  100»  %8  au  plus,  un  foyer  avec  grille  de  1^,5^  ou 
0^,43,  l'est  à  des  chambres  de  3600  à  7800  pieds  cubes  ou 
100"'%8  à  218"*S4.  Le  phis  grand  foyer,  dont  la  grille  a 
1^,9^  ou  0",5i  d'ouverture,  sert  à  des  chambres  de  7800 
pieds  cubes  à  12000  pieds  cubes  ou  218"''%4  à  336  mètres 
cubes;  capacité  au  delà  de  laquelle  il  convient  d'employer 
deux  foyers. 

«  Le  plan  montre  en  outre  les  dimensions  de  l'ouverture 
ordinaire  du  foyer  d'une  chambre  de  soldats,  ainsi  que  la 
manière  de  l'établir  dans  la  chambre  à  air. 

«  Le  mode  d'admission  de  l'air  eilérieur  dans  cette  cham- 
bre dépend  de  l'emplacement  du  foyer.  S'il  est  établi  dans 
un  mur  extérieur,  l'ouverture  pour  l'admission  de  l'air  nou- 
veau peut  être  pratiquée  en  arrière  ;  mais  s'il  est  dans  un 
mur  intérieur  ou  de  refend,  il  est  nécessaire  de  construire 
un  conduit  prenant  l'air  à  l'extérieur  dans  l'épaisseur  du 
plancher,  ou  par  un  tuyau  passant  au-dessous  du  plafond 
de  la  chambre  inférieure.  Dans  tous  les  cas,  ces  conduits 
horizontaux  doivent  avoir  une  section  de  pouce  quarré 
ou  6^*'^,3  pour  100  pieds  cubes  ou  28  mèlres  cubes  de 
capacité  de  la  chambre.  La  grille,  qui  forme  l'ouverture 
d'admission  de  l'air  extérieur,  ne  doit  pas  être  aussi  grande 
que  l'aire  totale  de  la  section  de  conduit,  de  façon  que  l'aire 
libre  de  passage  5oit  environ  la  moitié  de  la  section  du  con- 
duit. Si  ce  conduit  doit  avoir  une  longueur  considérable, 
l'aire  de  la  section  sera  faite  plus  grande,  mais  si,  au  con- 
traire, Q  y  a  une  communication  directe  avec  l'air  extérieur, 
cette  section  pourra  être  moindre  que  la  proportion  ci-dessus, 
L'en  doit  avoir  bien  soin  que  la  prise  d'air  soit  établie  dans 
un  endroit  où  il  n'y  ait  aucune  cause  d'infection  et  qu'elle 
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soit  placée  aussi  haut  que  possible  au-dessus  de  la  surface 
du  sol. 

«  De  la  chambre  à  air»  située  derrière  le  foyer,  l'air  est 
amené  dans  la  chambre  par  un  conduit,  que  Ton  voit  en 
élévation  dans  la  figure,  et  passe  à  travers  une  ouverture 
garnie  de  persiennes,  placée  aussi  près  que  possible  du  pla- 
fond. L'aire  libre  entre  ces  persiennes  est  beaucoup  plus 
grande  que  la  section  du  conduit  et  les  persiennes  sont  incli- 
nées vers  le  haut  afin  d'empêcher  les  courants  d'air  froid 
d'être  ressentis  quand  il  n'y  a  pas  de  feu.  Cette  grille  est  fixée 
avec  des  vis,  pour  qu'il  soit  possible  de  l'enlever  pour  le  net- 
toyage. 

«  Si  le  conduit  est  construit  en  briques ,  il  doit  être  enduit 
de  ciment  à  l'intérieur.  Le  minimum  de  sa  section  doit  être 
de  1  pouce  quarré  ou  e^^'-ï.a  pour  100  pieds  cubes  ou  2"-%8 
de  capacité  delà  chambre*. 

c  S'il  y  a  quelques  inconvénients  à  pratiquer  ce  conduit 
dans  le  massif  de  la  cheminée,  ou  si  cela  est  plus  économi- 
que, l'air ,  qui  provient  de  la  chambre  chaude,  peut  être 
introduit  dans  la  pièce  par  un  tuyau  en  tôle  de  forme  demi- 
circulaire  fixé  au  mur  et  dont  le  sommet  serait  coupé  en 
arrière  en  biseau  et  couvert  d'une  feuille  de  zinc  percée  de 
gros  trous.  Ce  tuyau  communiquerait  avec  la  chambre  pos- 
térieure du  foyer  par  une  ouverture  ménagée  dans  la  partie 
antérieure,  ou  dans  le  conduit  de  la  cheminée. 

Le  foyer  est  fait  en  deux  pièces  séparées,  afin  que  celle  de 
devant  puisse,  au  besoin,  être  détachée,  pour  nettoyer  la 
chambre  à  air,  les  parties  en  métal  et  le  conduit. 

«  L'adoption  de  ce  modèle  de  foyer  a  montré  que  l'on  pou- 
vait introduire  un  volume  d'air  suffisant,  modérément 
chauffé,  dans  les  chambres  pour  en  assurer  la  ventilation. 


*  La  capacité  de  la  chambre  devant  être  de  COO  pieds  cubes  ou  16"'*, 8 
par  homme,  cela  revient  à  37"^, 8  par  homme,  et  si  Ton  suppose  que  la 
cheminée  doit  évacuer  la  moitié  ou  le  tiers  de  Tair  alloué,  16"'%8  à  11**, 2 
par  heure,  cela  correspondrait  à  des  vitesses  d*introduction  de  1",20  et 
de  0"  ,82  en  une  seconde,  ce  qui  n*a  rien  d'exagéré. 
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tandis  que  la  forme  du  foyer  et  le  système  d'échauffement  de 
Tair  assuraient  une  économie  considérable  de  combustible*. 
<  Quand  le  feu  est  allumé  et  que  l'air  est  échauffé,  il  en 
entre  un  grand  volume  dans  la  chambre  :  mais  lorsque  le  feu 
est  éteint,  la  longueur  horizontale  des  conduits  dans  lesquels 
Fair  doit  quelquefois  circuler,  tend  à  ralentir  le  courant  ;  de 
sorte  qu'il  est  à  désirer  que  les  orifices  d'admission  de  l'air 
froid  dont  on  vient  de  parler  soient  établis  aussi  directement 
que  possible. 

Fig.  23. 
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«  La  figure  ci-contre  montre  la  disposition  complète  pour 
la  ventilation  et  le  chauffage  d'une  chambre  de  la  caserne  de 
Wellington.  II  sont  les  orifices  d'admission  de  Tair  froid  mas- 
qués par  des  corniches  en  bois,  recouvertes  de  feuilles  de 
zinc  perforé;  Q  est  mi  orifice  d'accès  de  l'air,  qui  doit  être 
chauffé  dans  l'espace  réservé  derrière  le  foyer  ;  cet  air  passe 
ensuite  dans  le  conduit  pratiqué  dans  le  mur  et  est  introduit 


1.  Pendant  que  ce  rapport  était  sous  presse,  la  rigueur  exceptionnelle  de 
lliiTer  de  1860-61  a  donné  lieu  à  des  plaintes  sur  le  défaut  de  puissance 
calorifique  de  quelques-uns  de  ces  foyers.  L'expérience  a  conduit  à  adop- 
ter certains  perfectionnements  qui  préviendront,  on  Tespére,  de  semblables 
plaiotee. 
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dans  la  chambre  par  les  persieiuies  3.  Le  conduit  tféfacua- 
tien  de  l'air  vidé  est  iotfipié  en  4  ;  mais  dans  la  pralkioe  ce 
oondoit  doit  être  placé  le  plus  krin  possible  da  foyer. 

38.  «  NieusiU  dTtinetwrveiUance  ruponioble  deiaventUaH&n 
detcoêemes. — Ainsi  qne  nous  TaTons  dit,  il  nous  a  para  né- 
cessaire de  placer  des  yaWes  mobiles  anx  orifices  d'admission, 
et  il  estaussi  désirable  d'aroir  des  moyens  de  fermer  en  partie 
les  orifices  d'évacuation ,  afin  de  pouvoir  modérer  la  ventila- 
tion, quand  il  fait  froid.  Mais  comme  aucun  système  de  ven- 
tilation, si  parfait  qu'il  soit,  ne  peut  être  considéré  comme 
agissant  automatiquement  dans  toutes  les  circonstances,  nous 
pensons  qu'il  est  absolument  nécessaire  que  quelqu'un  soit 
chargé  du  service  de  la  ventilation  dans  chaque  caserne,  ainsi 
que  des  autres  dispositions  relatives  à  la  salubrité,  et  que  ce 
fonctionnaire  soit  responsable  de  leur  efficacité. 

«  Dans  les  nouveaux  règlements  du  service  médical,  il  a 
été  sagement  ordonné  que  le  médecin  militaire  de  service  au 
régiment  se  rendit  compte  lui-même  de  l'état  de  la  ventila- 
tion dans  chaque  chambre  de  caserne,  le  jour  et  la  nuit,  et  fit 
rapport  sur  les  défauts  observés  à  l'officier  commandant. 

«  Il  nous  semble  qu'un  supplément  très-nécessaire  à  ce 
règlement  serait  de  rendre  le  commandant  de  la  caserne,  qui 
doit  être  compétent  pour  cet  emploi,  ou  quelque  personne 
spécialement  désignée,  responsable  de  l'état  d'entretien  et 
de  l'usage  de  ces  appareils  de  chaufiage  et  de  ventilation. 
Nous  nous  sommes  attachés  à  disposer  le  tout  de  la  manière 
la  [dus  simple  et  la  moins  compliquée,  de  sorte  que  tout  le 
monde  peut  comprendre  l'appareil.  Mais  il  n'en  faut  pas 
moins  que  quelqu'un  soit  chargé  de  voir  s'il  n'est  pas  obstrué 
et  s'il  n'est  pas  dégradé  ou  mis  hors  de  service.  U  est  aussi 
possible  que  par  un  temps  très- froid,  la  température  des 
chambres  ventilées  tombe  au-dessous  de  50*  F.  ou  10^,  et 
en  pardi  cas,  nous  conseillerions  d'accorder  aux  soldats  un 
supplément  de  chauffage,  jtetdt  que  de  dinùiuer  on  d'arrê- 
ter la  ventilation.  > 
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Hôpitaux  militairet. 

59.  Extraits  du  rapport  sur  les  dispositions  à  employer  dans 
les  k^pUmâx* — La  jcommisaion  dont  nous  analysons  le  travail 
en  ce  qui  concerne  plus  spécialement  la  question  de  la  veo- 
lilali<»i,  a  procédé  pour  les  b^îtaux  avec  le  même  soin 
qu'elle  avait  apporté  à  Tétude  de  Tamélioration  sanitaire  des 
casernes. 

Cette  question  présentait  pour  les  hôpitaux  militaires  du 
Royaume-Uni  une  différence  fondamentale  avec  celle  qui 
concerne  les  établissements  de  la  France.  Tandis  que  chez 
nous  il  n'y  a  dans  chaque  caserne  qu'une  petite  infirmerie, 
où  l'on  traite  les  indispositions  passagères,  et  que  pour  les 
maladies  ou  les  accidents  plus  graves  les  hommes  sont  con- 
duits dans  des  hôpitaux  militaires  communs  à  toute  la  garni- 
son ou  à  leur  défaut  dans  les  hôpitaux  civils  de  la  localité,  le 
service  des  soldats  malades  en  Angleterre  appartenant  à 
chaque  corps  ou  portion  de  corps,  en  garnison  dans  une 
ville,  est  fait  dans  un  hôpital  spécial  dépendant  de  la  caserne 
même,  et  qui,  presque  toujours,  est  compris  dans  la  même 
enceinte.  De  là  résulte  im  nombre  concÂdérable  de  petits 
hôpitanx,  de  médecins  et  d'employés  qui  fort  souvent  n'ont 
rien  à  faire ,  quand  la  caserne  est  vide,  ainsi  que  le  fait  re- 
marquer la  commission. 

la  plupart  de  ces  petits  hôpitaux  sont  l'objet  de  sévères  et 
justes  critiques  de  la  part  de  la  commission  sous  les  rapports 
de  la  construction,  de  la  disposition  vicieuse  des  salles,  de 
l'encombrement  et  du  nombre  excessif  des  agents  qui  y  s<mt 
attachés. 

Sans  nous  arrêter  à  cette  partie  du  travail  de  la  commis- 
sion, nous  nous  bornerons  à  faire  connaître  les  principes 
qu'elle  a  admis  pour  l'amélioration  des  hôpitaux  existants  et 
pour  la  eonstruction  de  ceux  qui  seraient  à  créer. 

40.  Hauteur  des  ^aUe^.— Elle  insiste  d'abord  sur  la  néces- 


92  INTRODUCTION.     . 

site  de  donner  aux  salles  de  malades  une  hauteur  suffisante 
qu'elle  fixe  à  Iôp  ou  4»^57  pour  les  salles  des  petits  hôpitaux, 
et  à  15P  ou  16?)  4",57  à  4*,88  pour  les  grandes  salles. 

4i.  Disposition  des  salUs  sous  le  rapport  des  fenitres.  — 
La  commission  demande  aussi  avec  juste  raison  que  les 
salles  soient  toujours  disposées  de  telle  façon  iqu'il  y  ait  au 
moins  une  fenêtre  pour  deux^lits  et  entre  chaque  couple  de 
lit,  afin  de  permettre  de  profiter,  selon  le  temps,  des  bons 
effets  de  la  ventilation  naturelle  que  produit  Touverture  des 
fenêtres. 

42.  Espace  cubique  à  allouer  par  lit. --On  fait  remarquer 
dans  le  rapport  que,  dans  les  casernes,  les  hommes  en  santé 
ne  séjournent  au  plus  que  8  heures  sur  24  dans  les  cham- 
bres, tandis  que  les  malades  restent  le  jour  et  la  nuit  dans 
les  salles,  exposés  aux  effets  des  émanations  morbides.  Il  est 
donc  encore  bien  plus  nécessaire  pour  les  hôpitaux  que 
pour  les  casernes  d'allouer  à  chaque  individu  un  espace  suf- 
fisant, et  surtout  de  s'opposer  à  tout  encombrement  en  cas 
d'épidémie. 

Sous  le  rapport  de  l'espace  affecté  à  chaque  lit,  les  hôpi- 
taux militaires  d'Angleterre  laissent,  à  ce  qu'il  parait,  beau' 
coup  à  désirer,  puisque  sur  le  nombre  total  de  7167  lits  qu'ils 
contiennent,  il  n'y  en  a  que  264  qui  aient  le  volume  de 
1200P**'  ou  33"'%6  qui  a  été  regardé  par  la  commission  royale 
de  santé  de  l'armée  comme  le  minimum  que  l'on  doive  al- 
louer. Les  hôpitaux  civils  paraissent  bien  mieux  partagés  sous 
ce  rapport  et  atteignent  ou  dépassent  presque  tous  la  pro- 
portion ci-dessus,  comme  le  montre  le  tableau  suivant: 
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ESPACE  CUBIQUE  ALLOUÉ  PAR  LIT  DANS  DIVERS  HÔPITAUX  CIVILS 
D*AN6LETERRE. 


D^IGNATION 
DBS     HÔPITAUX. 

ESPACE 

cubique 
par  lot. 

DÉSIGNATION 
DES    HÔPITAUX. 

ESPACE 

cubique 
par  lot. 

Briffbton 

m.  c. 
30,80 
28,00 
28,00 
30,80 
30,80 
31,00 
30,80 
80,80 
31,64 
30,80 
33,60 
à  42,00 
35,28 

Warwick 

m.  c 
36,18 
38,56 
39,90 
42,00 
43,68 
47,60 
36,40 

à  56,00 
50,65 

à  57,90 
45,30 

à  67,93 

Bristol 

Saint-Bar tholomeus. . 
York 

Nottingbam 

GIascow 

Saint-Mary*s 

Newcastle-en-Tym. . . 
Saint-Thomas 

Guy'» 

Westminster 

UnÎTersity  Collège... 
Hiddlesex 

Leeds 

Edinburgh 

King's  Collège 

Royal  free  hospital. . . 

Wiochester.  •••••.•• 

Manchester 

SaintrOeorge 

Ge  Toluine  d'espace  paraît  être  une  des  premières  condi- 
tions de  la  salubrité  des  hôpitaux,  et  les  médecins  anglais 
semblent  unanimes  sur  ce  point. 

G*est  d'après  cette  opinion  générale  que  la  commission  a 
fixé  à  1200P-»  ou  33""/.60  pour  les  pays  tempérés,  et  à  1500p-« 
ou  42"**»  pour  les  pays  chauds  le  minimum  d'espace  à  allouer 
par  lit  dans  les  hôpitaux  militaires.  La  distance  entre  deux 
lits  voisins,  qui  ne  devrait  jamais  être  moindre  de  l'^.SO  à 
1"',50,  s'élève,  dans  quelques  hôpitaux  civils  d'Angleterre, 
bien  au  delà  de  cette  limite,  et  celle  qui  sépare  les  pieds  des 
lits  dépasse  souvent  4*. 

45.  Ventilation.— Le  grand  nombre  d'hôpitaux  militaires 
qu'entraîne  l'usage  d'en  faire  une  annexe  presque  obligée 
des  casernes  a  paru  à  la  commission  un  obstacle  à  l'adoption 
d'aucun  des  systèmes  mis  en  usage  en  France  pour  chauffer 
et  ventiler  quelques-uns  de  nos  hôpitaux  militaires  ou  civils, 
et  elle  a  préféré  appliquer  séparément  à  chacune  des  salles 
d'hôpital,  en  même  temps  qu'aux  autres  locaux  qui  en  dé- 
pendent, le  système  de  ventilateurs  qu'elle  a  adopté  pour  les 
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chambres  de  caserne.  Uosage,  à  pea  près  impossible  à  liEûre 
abandomier  en  Angleterre,  des  foyers  décoayerts  où  Ton 
brûle  de  la  bonilley.est  une  antre  cause  de  la  préC&rence 
accordée  aux  dispositions  proposées. 

L'expérience  montrant  qn*aTec  on  feu  modéré  une  che- 
minée de  dimension  ordinaire  peut  produire  facilement 
l'évacuation  de  1000  à  1200"-*  d'air  par  heure,  Ton  com- 
prend en  effet  qu'en  établissant  des  orifices  d'air  suffisants  et 
amenant  de  l'air  à  une  température  convenable,  il  est  facile 
par  les  dispositions  admises  par  la  commission  de  renouveler 
l'air  d'une  chambre  contenant  une  douzaine  de  lits. 

L'on  peut  cependant  reprocher  à  ce  système  d'appeler  vers 
la  cheminée  où  se  réunissent  les  convalescents  la  plus  grande 
partie  de  l'air  vicié  de  la  salle,  tandis  que  l'évacuation  du 
reste  par  le  conduit  placé  dans  un  angle  du  plafond  n'est 
pas  toujours  suffisamment  à  l'abri  des  coups  de  vent  qui  peu- 
vent refouler  l'air  vicié  à  l'intérieur,  ainsi  que  cela  a  été 
constaté  en  France  pour  des  dispositifs  analogues. 

Enfin  l'usage  des  foyers  découverts,  qui  chauffent  fort  peu, 
est  certainement  beaucoup  plus  dispendieux  que  celui  des 
divers  appareils  de  chauffage  par  l'air  chaud,  par  la  vapeur 
ou  par  l'eau  chaude.  Cette  considération  qui,  par  suite  du 
bas  prix  du  charbon,  a  en  Angleterre  moins  d'importance 
qu'en  France,  ce  qui  peut  expliquer  en  partie  la  persistance 
que  mettent  nos  voisins  à  recourir  toujours  aux  foyers  dé- 
couverts. 

44.  Volume  (Tair  à  admettre  et  à  extraire  par  lit  et  chauffage. 
—  La  commission,  sans  s'expliquer  aussi  neltement  que 
pour  les  casernes  sur  le  volume  d'air  nouveau  qu'elle  re- 
garde comme  nécessaire  par  lit,  donne  les  règles  suivantes  : 

«  Une  salle  bien  disposée  peut  toujours  être  bien  ventilée 
par  un  emploi  convenable  des  fenêtres  ;  mais  quand  la  hau* 
teur,  qui  est  un  élément  important  de  la  ventilation,  est 
restreinte,  il  faut  ménager  dans  les  murs  des  conduits  d'éva- 
cuation et  d'admission; 
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«  Le  nombre  de  ces  passages  doit  6tre  réglé  d'après  celui 
des  lits.  Un  oondoil  d'évacuadon  et  un  orifice  d'admission 
poor  quatre  ou  cinq  lits  suffiront  La  meilleore  disposition 
serait  peat-étre  de  disposer  dans  le  mur  un  conduit  d'éf  acuar 
tion  an  plafond,  au-dessus  du  milieu  de  chaque  trumeau,  et 
un  orifice  d'admission  au  milieu  du  trumeau  opposé,  de  la* 
Con  qu'il  y  ait  un  orifice  d'évacuation  et  un  orifice  d'intro- 
duction vis-à-vis  l'un  de  l'autre,  entre  chaque  paire  de  lits 
opposés.  Cela  fournirait  un  orifice  d'évacuation  et  un  orifice 
d'admission  pour  quatre  lits.  Il  ne  devrait  y  avoir  aucun  ori- 
fice dans  les  murs  au-dessus  du  foyer. 

«  L'aire  totale  des  conduits  d'évacuation  doit  être  au  moins 
égale  à  18m  par  lit  pour  les  salles  de  l'étage  supérieur,  et  à 
l€^  par  lit  pour  celles  de  l'étage  inférieur.  L'aire  totale  des 
orifices  d'admission  doit  être  au  moins  de  12p^  par  lit. 

«  La  construction  de  ces  orifices  doit  être  conforme  à  ce 
qui  a  été  dit  précédemment  pour  les  casernes.  » 

Si  l'on  se  rappelle  que,  pour  ces  derniers  édifices,  les  pro- 
portions indiquées  par  la  commission  revenaient  à  IOp<^ou 
63^.  par  homme,  auquel  on  pensait  ainsi  assurer  un  volume 
d'air  de  33"*«,60  par  heure,  il  suit  des  proportions  précé- 
dentes que,  pour  les  salles  des  hôpitaux,  la  superficie  des 

12 
orifices  d'admission  devrait  être  —  =  1 .20  fois  celle  que  l'on 

a  adoptée  pour  les  casernes,  et  le  volume  d'au*  introduit  par 

lit  égal  à  33—S6  X  1.2  =  40-'«,32  par  heure. 

La  surface  des  orifices  d'évacuation  des  salles  d'hôpilal  se- 

18 
raient  à  l'étage  supérieur  75  =  1  -^  ^^î^'  ^^  ^^  rez-de-chaussée 

16 

—  =  1.6  fois,  celle  qui  est  allouée  pour  les  casernes  ;  ce  qui 

semblerait  indiquer  que  l'on  voulait  obtenir  une  évacuation 
de  33-%6x  1.8=60»  S48  par  heure  et  pjir  lit. 

Il  est  à  r^^etter  que  ces  proportions  ne  soient  pas  déter- 
minées plus  nettement,  et  cette  incertitude  provient  sans  doute 
de  la  préférence  que  les  Anglais  accordent  à  la  ventilation 
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par  les  fenêtres,  plus  souvent  praticable  sous  leur  climat  hu- 
mide,  mais  rarement  très-froid,  que  sous  le  nôtre. 

Des  foyers  découverts,  analogues  à  ceux  des  casernes  et 
disposés  de  même  pour  Tintroduction  de  l'air  nouveau,  se- 
raient placés  sur  les  côtés  des  salles,  devant  les  fenêtres, 
entre  deux  lits  et  le  conduit  enfermé  dans  le  trumeau  voi- 
sin, ainsi  sans  doute  que  le  conduit  d'air  chaud,  quoiqu'on 
ne  le  dise  pas. 

Dans  un  plan  général  d'hôpital  donné  pour  modèle,  on 
suppose  deux  cheminées  par  salle  de  28  lits.  L'emplacement 
de  ces  cheminées  entre  deux  lits  ne  serait  pas  sans  inconvé- 
nient pour  les  malades,  et  il  vaudrait  mieux,  pour  conserver 
l'usage  des  foyers  découverts,  établir  les  cheminées  dans 
l'axe  des  salles,  en  les  disposant  de  manière  à  chauffer 
à  la  fois  par  rayonnement  direct ,  par  leur  surface  et  par 
l'introduction  d'un  courant  d'air  qui  déboucherait  près  du 
plafond. 

48.  Résumé.  —  L'on  voit,  par  l'extrait  précédent  du  travail 
fort  consciencieux  de  la  commission  nommée  pour  l'amélio- 
ration de  l'état  sanitaire  des  casernes  et  des  hôpitaux  mili- 
taires de  la  Grande-Bretagne,  que  les  moyens  qu'elle  a  pro- 
posés et  mis  en  pratique  pour  la  ventilation  reposent  tous  sur 
les  effets  de  l'appel  que  produit  la  différence  de  température 
intérieure  et  extérieure.  Elle  n'a  eu  recours  à  un  échauffe- 
ment  artificiel  de  l'air  que  pour  tirer  un  meilleur  parti  de 
la  chaleur  développée  dans  les  foyers  découverts  ordinaires 
qu'elle  a  un  peu  modifiés ,  et  pour  ne  pas  s'exposer  l'hi- 
ver à  introduire  de  l'air  trop  froid  dans  les  salles  ou  dans 
les  chambres. 

Elle  a  reconnu  et  signalé  les  inconvénients  des  orifices 
placés  au  niveau  ou  près  du  sol,  et  avec  juste  raison  elle  a 
fixé  leur  emplacement  près  du  plafond,  à  travers  des  frag- 
ments de  corniche,  offrant  un  grand  nombre  de  petits  ori- 
fices, qui  divisent  le  courant  et  le  dirigent  de  bas  en  haut 
vers  le  plafond. 


CO.NSIDÉRATIONS  GÉNËRALËS.  97 

Elle  a  même  placé  Torigine  du  conduit  d'évacuation  au 
plafond,  en  adoptant  une  opinion  toute  diflérente  de  celle 
de  H.  Reid  et  de  M.  6.  Gurney. 

Si  ces  dispositions  peuvent,  dans  des  temps  calmes  et  par 
certaines  différences  de  température,  fonctionner  comme 
on  Tespère,  il  en  est  tout  autrement  quand  ces  différences 
changent  de  sens,  et  la  marche  de  l'air  affluent  et  de  l'air 
vicié  ne  me  semble  pas  en  général  être  assez  énergiquement 
assurée  par  les  moyens  proposés,  pour  qu'on  puisse  coippter 
sur  des  effets  stables  et  permanents.  Cet  inconvénient,  qui  ne 
serait  qu'accidentel  et  peu  grave  pour  les  casernes  où  les 
hommes  ne  séjournent  qu'une  partie  du  jour,  est  plus  sé- 
rieux pour  les  salles  d'un  hôpital,  dans  lesquelles  les  malades 
sont  confinés  pendant  longtemps. 

Aussi,  tout  en  reconnaissant  que  les  moyens  proposés 
peuvent  convenir  pour  les  casernes,  ne  suis-je  pas  du 
même  avis  pour  les  hôpitaux,  surtout  quand,  comme  ceux  de 
la  France,  leur  importance  permet  d'y  établir  des  systèmes 
de  ventilation  d'autant  moins  coûteux  d'installation  et  de  sur- 
veillance qu'ils  assurent  le  service  d'un  plus  grand  nombre 
de  lits. 


VK5T.  I. 


CHAPITRE  II. 

CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 

46.  Rappel  des  propriétés  mécaniques  de  Tair.  -^  La  solution 
des  questions  qui  se  rapportent  à  la  ventilation  reposant  sur 
les  propriétés  physiques  de  l'air  et  principalement  sur  des 
efTets  mécaniques,  fort  simples  mais  trop  souvent  perdus  de 
vue,  il  me  paraît  utile  d'appeler  Taltention  sur  les  consé- 
quences qui  découlent  de  ces  propriétés  et  des  notions  élé- 
mentaires de  la  mécanique,  quant  aux  mouvements  que  ce 
fluide  peut  prendre  sous  Tnction  des  causes  qui  le  sollicitent. 

Tous  les  gaz  et  l'air  en  particulier  sont,  conune  on  le  sait, 
formés  de  molécules  qui,  d'une  part,  par  l'action  des  forces 
répulsives  dont  elles  sont  douées,  tendent  à  s'écarter  de  plus 
en  plus  les  unes  des  autres,  dès  que  les  forces  extérieures  qui 
s'y  opposent  diminuent  d'intensité,  tandis  que,  d'une  autre 
part,  l'excessive  mobilité,  qui  est  la  conséquence  de  la  peti- 
tesse de  leur  masse  et  de  leur  indépendance,  leur  permet 
d'obéir  facilement  à  l'action  des  forces  qui  tendent  soit  à  les 
rapprocher  ou  à  restreindre  le  volume  qu'elles  occupent,  soit 
à  leur  communiquer  des  mouvements  quelconques. 

47.  Mobililé  des  molécules  d*air.  —  C'est  à  la  fois  de  cette 
mobilité  des  molécules  gazeuses  et  de  la  faiblesse  des  forces 
moléculaires  attractives  qui  les  unissent,  que  résulte  la  faci- 
lité avec  laquelle  elles  sont  susceptibles  de  s'écarter,  de  se 
rapprocher  et  de  recevoir  tous  les  mouvements  de  translation 
que  les  forces  extérieures  tendent  à  leur  imprimer,  ainsi  que 
les  mouvements  de  rotation,  de  tourbillonnements  sur  elles- 
mêmes  que  les  moindres  circonstances  accidentelles  suffisent 
pour  produire. 

Ces  derniers  mouvements,  déjà  si  sensibles  et  si  visibles 
dans  les  liquides,  le  sont  bien  plus  encore  dans  les  gaz,  cft  il 
est  bien  rare  qu'ils  n'accompagnent  pas  toujours  les  mouve- 
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ments  de  translation.  Or,  comme  ils  ne  peuvent  se  produire 
sans  donner  lieu  à  une  consommation  plus  ou  moins  grande 
de  travail  moteur,  tant  à  cause  des  forces  vives  de  rotation 
imprimées  et  éteintes  en  pure  perte,  que  par  suite  du  frotte- 
ment des  molécules  les  unes  sur  les  autres,  tandis  qu'en  gé- 
néral les  mouvements  de  translation  constituent  seuls  l'effet 
utile  que  Ton  veut  produire  dans  toutes  les  questions  de  ven- 
tilation, il  s'ensuit  : 

l""  Que  dans  toutes  les  circulations  d*air,  il  se  produit,  par 
le  seul  effet  des  tourbillonnements  inévitables  qu'éprouvent 
les  molécules,  des  pertes  de  travail  souvent  impossibles  à  ap- 
précier ; 

î?  Qu'il  est  très-important  d'éviter,  autant  que  possible, 
toutes  les  dispositions  qui  peuvent  faciliter  ou  favoriser  la 
création  de  ces  mouvements. 

Les  changements  plus  ou  moins  brusques  de  direction,  la 
présence  des  moindres  obstacles,  la  rugosité  des  parois  des 
conduits,  l'afiQuence  ou  le  dégagement  de  courants  plus  ou 
moins  rapides  dans  des  masses  d'air  en  repos  ou  animées 
d'un  mouvement  plus  lent,  sont  autant  de  causes  inraillibles 
de  la  naissance  de  ces  mouvements  rotatoires.  La  marche 
parallèle,  et  dans  le  même  sens  de  deux  courants  animés  de 
vitesses  différentes,  suffit  pour  produire  des  effets  analogues 
et  pour  amener  des  perturbations  notables  dans  les  volumes 
d'air  qu'ils  auraient  débités  séparément. 

Ces  phénomènes,  sur  lesquels  il  me  semble  utile  de  fixer 
l'attention  des  personnes  qui  s'occupent  de  ventilation,  sont 
faciles  à  observer  dans  bien  des  circonstances,  et,  pour  les 
liquides,  ils  se  manifestent  de  la  manière  la  plus  évidente 
dans  une  foule  de  cas. 

4B.  Exemple  du  mouvement  du  remous. —  L'un  des  plus  re- 
marquables exemples  que  l'on  puisse  observer  pour  se  rendre 
compte  de  ces  effets,  nous  est  offert  l'hiver  par  le  passage  ra- 
pide des  eaux  sous  les  ponts,  au  moment  où  les  rivières  char- 
rient des  glaçons.  En  se  plaçant  sur  un  pont,  au-dessus  du  mi- 


100  CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 

lieu  d'une  arche  et  en  regardant  attentivement  du  c6té  d'aval, 
pour  observer  la  marche  de  ces  glaçons,  on  les  voit  d*abord 
rapidement  emportés  par  le  courant,  descendre  avec  vitesse 
jusqu'à  une  certaine  distance;  mais  bientôt,  ceux  qui  étaient 
à  droite  et  à  gauche  du  courant,  rencontrant  d'autres  glaçons 
situés  dans  le  remous,  qui  s'est  formé  derrière  les  piles, 
commencent  à  tournoyer  sur  eux-mêmes  ;  leur  vitesse  géné- 
rale de  transport  d'amont  vers  l'aval  s'éteint,  et  on  les  voit,  à 
partir  d'une  certaine  distance,  remonter  en  arrière  des  piles 
avec  une  vitesse  très-comparable  à  celle  du  courant  qui  les 
avait  amenés.  Ainsi  revenus  près  du  pont,  quelques-uns  res- 
tent stationnaires  dans  le  remous,  à  peu  près  fixe,  qui  s'est 
formé  contre  les  piles,  mais  le  plus  grand  nombre,  choqué 
latéralement  par  les  nouveaux  glaçons  qu'entraîne  le  cou- 
rant, descend  avec  eux  pour  recommencer  à  tourbillon- 
ner. L'effet  de  ce  mouvement  général  de  retour  d'un  grand 
nombre  de  glaçons  est  tellement  frappant  que  l'observateur, 
qui  le  suit  avec  attention,  est  lui-môme  l'objet  d'une  illusion 
singulière,  par  suite  de  laquelle  il  lui  semble  être  entraîné 
avec  le  pont  vers  l'amont  du  courant,  qu'il  croit  alors  re- 
monter avec  une  vitesse  considérable.  Quelque  prévenu  que 
l'on  soit  de  cette  illusion,  il  est  difficile  de  lui  échapper,  et 
elle  se  reproduit  sans  cesse. 

L'on  conçoit  de  suite  que  tous  ces  effets  de  tourbillonne- 
ments, ces  chocs  de  glaçons  les  uns  contre  les  autres,  leur 
retour  de  l'aval  vers  l'amont,  doivent  consommer  une  grande 
partie  de  la  force  vive  que  possédait  le  courant  à  son  passage 
sous  le  pont  et  du  travail  moteur  correspondant  à  la  dénivel- 
lation, à  la  chute  qui  se  forme  en  pareil  cas  de  l'amont  à 
l'aval  ;  aussi,  à  une  certaine  distance,  le  mouvement  de  trans- 
lation si  rapide  que  possédait  le  courant  a  considérablement 
diminué,  et  ce  courant  ne  conserve  plus  qu'une  vitesse 
moyenne  qui,  à  section  égale,  est  la  même  que  celle  qu'il 
avait  à  l'amont  du  pont,  parce  qu'il  passe  partout  le  même 
volume  d'eau. 

Ainsi  l'effet  de  tous  ces  tourbillonnements  a  été,  en  défi- 
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nitive  de  consommer  en  pure  perte  tout  le  travail  moteur  dé- 
veloppé par  la  chute  qui  s'était  formée  à  l'amont  du  pont  et 
par  la  pente  naturelle  du  lil. 

Or  cette  chute  est  souvent  de  près  de  0",50,  et  quand  une 
rivière  débite  en  temps  de  crue  400"'%  comme  cela  arrive 
quelquefois  pour  la  Seine,  mais  avec  une  chute  de  0'",20, 
ce  débit  correspondrait  à  un  travail  moteur  exprimé  par 

400000"X0"20       ,^,,   ^ 

Y^ =  i066  chevaux  vapeur,  ce  qui  donne  une 

idée  des  pertes  de  travail  que  peuvent  en  pareil  cas  produire 
les  tourbillonnements  des  liquides. 


49.  Effets  analogues  produits  par  le  passage  de  Vair  à  travers 
des  grilles.  —  Il  ne  sera  pas  inutile  dès  à  présent  d'indiquer 

que  les  effets  si  visibles  qui  se 
manifestent  au  passage  de  Teau 
sous  les  ponts  se  produisent 
d'une  manière  à  peu  près  iden- 
tique, lorsque  l'air  débouche 
par  les  orifices  d'une  grille 
dont  les  barreaux  ont  des  di- 
mensions comparables  à  celles 
des  vides  qui  existent  entre  eux.  Au  delà  ou  au-dessus  de 
chaque  barreau  plein,  il  se  forme  un  remous  et  des  tour- 
billonnements semblables  à  ceux  que  nous  avons  décrits 
tout  à  l'heure.  Mais,  en  outre,  le  fluide  débouchant  dans  un 
espace  indéfini,  son  courant  s'épanouit  en  tous  sens  et  toute 
la  force  vive  qu'il  possédait  est  promptement  éteinte. 


Fig.  2S. 


80.  Perte  de  force  vive  dans  le  cas  où  Vair  est  insufflé  dans 

une  sa/(e.— Des  effets  analogues 
ont  également  lieu  quand  un 
courant  fluide,  liquide  ou  ga- 
zeux, débouche  avec  vitesse 
dans  une  capacité  d'une  sec- 
tion plus  grande,'  et  ils  ont  été  décrits  et  signalés  depuis 
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longtemps  pnr  tous  les  hydrauliciens,  et  en  particulier  par 
M.  Poncelet*. 

Nous  y  reviendrons  plus  tard  quand  nous  nous  occuperons 
de  calculer  les  pertes  de  travail  moteur  ou  de  force  vive  aux- 
quelles ils  donnent  lieu. 

iSl .  Avantage  de  F  appel  sur  F  insufflation.  —  Hais  nous  ferons 
remarquer  de  suite  que,  quand,  à  Tinverse^  Fair  passe  par 
''«•^«*  appel    d'une    capacité    assez 

grande  dans  un  tuyau  plus 
petit,  les  ûlets  ou  les  molécules 
fluides  se  dirigent  en  conver- 
geant vers  Torigine  de  ce  tuyau 
dans  des  directions  variables  et  avec  des  vitesses  générale- 
ment assez  faibles,  attendu  la  grandeur  relative  de  la  section 
du  réservoir  par  rapport  à  celle  du  tuyau.  Il  se  reproduit 
alors  une  sorte  de  succion  ou  d'étirage  de  l'air  dans  le  sens 
du  mouvement  d'appel,  mais  il  n'y  a  que  peu  ou  point  de 
tourbilloimemenl,  et,  par  conséquent,  pour  produire  par 
appel  l'écoulement  d'un  même  volume  de  fluide,  il  y  a  moins 
de  perte  de  force  vive  ou  de  travail  que  pour  l'y  faire  arri- 
ver, toutes  dimensions  et  toutes  choses  étant  égales  d'ailleurs. 
Mais  comme,  pour  fournir  à  l'appel  le  volume  d'air  dont 
ou  veut  produire  l'extraction  par  cet  appel,  il  faut  nécessai- 
rement faire  ou  laisser  introduire  un  volume  égal  et  qu'il  im- 
porte de  diminuer  les  pertes  de  travail  moteur,  l'on  devra 
proportionner  et  multiplier  assez  les  arrivées  d'air  pour  que 
la  vitesse  d'affluence  soit.aussi  faible  que  possible. 

L'on  y  trouvera  cet  avantage  que  les  courants  d'air  affluents 
seront  d'autant  moins  incommodes  qu'ils  seront  plus  divisés, 
moins  intenses  et  moins  rapides.  Il  sera  d'ailleurs  nécessaire 
de  faire  en  sorte,  surtout  s'il  s'agit  d'air  froid,  que  cet  air 
arrive  le  plus  loin  possible  des  endroits  occupés  par  des  indi- 
vidus» 

*  Introduction  à  la  Mécanique  indurtrielle. 
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L*espèce  d'étirage  que  produit  un  appel  d'air  par  une  che^ 
minée,  par  exemple»  occasionne  assez  habituellement  des 
courants  qjui,  à  travers  les  appartementSi  s'établissent  entre 
les  portes,  les  fenêtres  et  les  cheminées.  Ce  sont  des  effets 
souvent  fâcheux  qu'il  faut  s'attacher  à  combattre  ou  au 
moins  à  limiter. 

8S.  RffêU  ordinaires  de  la  mabilité  de  l'air. — L'excessive  mo- 
bilité de  l'air  et  la  rapidité  avec  laquelle  il  obéit  aux  moin- 
dres différences  de  pression,  se  manifestent  encore  dans  une 
fouie  d'autres  circonstances.  Ainsi  l'ouverture  ou  la  ferme* 
ture  un  peu  brusque  d'une  porte,  en  produisant  dans  le  pre- 
mier cas  une  sorte  d'appel,  d'où  résulte  une  légère  diminu- 
tion de  la  pression  intérieure,  dans  le  second  un  refoulement 
qni  donne  lieu  à  une  augmentation  de  pression,  déterminent 
dans  les  autres  portes  d'un  même  appartement  des  mouve- 
m&its  conlraiFes. 

La  moindre  différence  de  température  dans  un  endroit 
quelconque  d'un  appartement  y  occasionne  des  mouvements 
d'air,  et  comme  il  n'arrive  jamais  que  toutes  les  parois  d'une 
même  saiie  soient  exactement  à  la  même  température,  il  en 
résulte  que  jamais  l'air  n'est  réellement  en  repos. 

L'été,  le  long  des  parois  ou  des  fenêtres  échauffées  par  le 
soleil,  l'air  monte  et  s'élève  vers  le  plafond,  le  suit  dans  une 
certaine  direction  pour  se  diriger  vers  les  murs  plus  froids, 
le  long  desquels  il  redescend  vers  le  plancher  pour  aller  re-> 
gagner  les  paoeis  plus  chaudes,  et  recommencer  une  série 
de  mouvements  qui  ne  cessent  jamais* 

L'hiver,  il  se^ produit  des  effets  inverses;  l'air  se  refroidit 
aa  contact  des  fenêtres  et  des  mms  extérieurs,,  et  descend 
le  long  de  leurs  parois,,  tandis  qu'il  s'échauffe  et  remonte,  le 
loag  des  murs  intérieurs  plus  chauds.  Nous  indiqueoons 
tout  à  l'heore  un  moyen  shnple  de  rendrx;:  tous  ce&  effets 
évidents. 

La  pcésence  dfun.  fioyer,.  dfun  poêle,,  d'une  lampe,  d!un 
indâvido,  selon,  la  quantité  de  chaleur  qu'ilS'  développent 
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donaenl  liea  à  des  mouvements  analogues,  qui  se  combi- 
nent, se  mêlent  aux  mouvements  généraux  et  établissent 
une  circulation  continue  de  l'air  dans  toutes  les  parties  d'un 
appartement,  et  y  entretiennent  ainsi  une  température  & 
peu  près  uniforme. 

55.  Circonstances  qui  empêchent  la  circulation  complète  deVair. 
—  Cependant  lorsque  le  développement  de  la  chaleur  a  lieu 
en  vases  clos,  tels  que  des  poêles,  qui  par  des  bouches  de 
chaleur  ou  par  leurs  surfaces  échauffent  à  un  degré  assez 
élevé,  l'air  qui  les  traverse  ou  en  lèche  les  surfaces,  et  qui, 
en  même  temps,  ne  donnent  pas  lieu  à  un  appel  d'air  exté- 
rieur aussi  considérable,  quand  il  y  a  dans  des  appartements 
de  puissants  foyers  d'éclairage,  ou  un  grand  nombre  d'in- 
dividus, la  quantité  d'air  échauffé  devenant  très-prépondé- 
rante par  rapport  à  celle  de  l'air  frais  qui  peut  entrer,  et 
l'influence  des  causes  qui  produisent  la  circulation  d'air, 
dont  nous  venons  de  parler,  devenant  relativement  plus 
faible,  cette  circulation  cesse  d'être  complète  et  des  diffé- 
rences considérables  de  température  peuvent  se  produire. 
Les  exemples  en  sont  nombreux  et  faciles  à  constater. 

Ainsi  dans  un  appartement  de  moyenne  dimensions,  qui 
a  peu  de  portes  et  de  fenêtres,  le  chauffage  par  un  poêle, 
s'il  est  un  peu  trop  actif,  détermine  une  grande  inégalité  de 
température,  l'air  chaud  s'élève  et  se  maintient  vers  le  plafond, 
l'air  froid  reste  dans  le  bas,  et  il  arrive  souvent  que  l'on 
éprouve  à  la  fois  une  sensaUon  incommode  de  chaleur  &  la 
tête  et  de  froid  aux  pieds. 

Dans  les  amphithéâtres,  dans  les  salles  de  spectacle,  où  se 
réunissent  un  grand  nombre  d'auditeurs,  la  température  est 
plus  élevée  dans  les  parties  supérieures  que  dans  le  bas; 
surtout  si  les  orifices  d'évacuation  de  l'air  sont  disposés  dans 
le  plafond  ainsi  que  cela  a  été  conseillé  et  pratiqué  jusqu'ici 
presque  partout. 

Les  mêmes  effets  se  produisent  dans  les  grands  salons  de 
réception,  où  il  n'y  a  qu'une  circulation  d'air  insuffisante  et 
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mal  disposée.  Ainsi  aux  Tuileries,  dans  la  salle  des  Maré- 
chaux, aux  jours  de  réception ,  il  règne  dans  les  parties 
hautes  une  chaleur  insupportable  bien  supérieure  &  celle 
déjà  si  incommode  que  Ton  éprouve  dans  le  bas. 

54.  Nécessité  cTune  répartition  convenable  des  orifices  dCad-- 
mission  de  Vair.  —  Lorsque  pour  déterminer  le  renouvelle- 
ment de  Pair  on  ménage,  comme  à  la  préfecture  de  la  Seine, 
aux  Tuileries  et  ailleurs,  des  oriQces  d'évacuation  dans  les 
plafonds,  sans  assurer  en  même  temps  l'admission  de  Tair 
par  des  oriHces  d'introduction  nombreux  et  bien  répartis, 
il  se  produit  par  les  portes  des  courants  d'air  rentrant  d'une 
grande  violence  fort  incommodes. 

Chacun  peut  se  rappeler  qu'à  l'Exposition  de  1855,  dans 
le  Palais  de  l'Industrie,  où,  malgré  nos  instances  l'on  n'avait 
pas  voulu  établir,  alors  qu'il  en  était  encore  temps,  des  dis- 
positions convenables  pour  assurer  le  renouvellement  de 
l'air  et  où  l'on  s'était  contenté  de  faciliter  la  sortie  de  Tair 
chaud  dans  la  .partie  supérieure,  il  se  produisait  par  les 
grandes  entrées  des  appels  et  des  courants  d'air  d'une  rapi- 
dité intolérable. 

Ces  effets  sont  quelquefois  très-difficiles  à  éviter,  comme . 
nous  l'indiquerons  en  parlant  des  théâtres,  et  il  faut  alors 
recourir  à  des  dispositions  particulières  pour  atténuer  ou 
limiter  l'effet  de  ces  courants  d'air  affluents. 

tttt.  Rappel  et  coméqutnce  de  quelques  notions  élémentaires. 
—  Nous  reviendrons  plus  tard  sur  les  moyens  à  employer 
pour  assurer  la  circulation  et  le  renouvellement  de  l'air,  e1 
nous  continuerons  pour  le  moment  à  mettre  en  relief  les 
propriétés  de  ce  fluide  au  point  de  vue  qui  nous  occupe, 
ainsi  que  leurs  conséquences  générales. 

Italgré  son  apparence  de  légèreté,  l'air  n'en  est  pas  moins, 
comme  on  le  sait,  un  corps  pesant  dont  le  mètre  cube,  à  0« 
et  sous  la  pression  barométrique  de  0",76  de  mercure,  a  un 
poids  de  1^,30.  Il  est  donc,  comme  tous  les  graves,  soumis 
aux  lois  de  la  pesanteur  et  au  principe  d'Archimède,  en 
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vertu  duquel  tout  corps  plongé  dans  un  fluide  y  perd  une 
portion  de  son  poids  égale  à  celui  du  volume  du  fluide  qu'il 
déplace. 

L*air  étant,  ainsi  que  tous  les  autres  corps,  composé  de 
molécules  matérielles,  il  est  aussi' soumis  à  celte  loi  de  Tiner- 
tie  en  vertu  de  laquelle  un  corps  ne  peut  par  lui-même  mo- 
difier en  rien  son  état  de  repos  ou  de  mouvement  et  obéit 
au  contraire  à  toutes  les  forces  qui  le  sollicitent,  en  recevant 
de  chacune  d'elles  et  dans  leur  direction  propre,  des  vitesses 
proportionnelles  à  leur  intensité,  à  la  durée  de  leur  action  et 
en  raison  inverse  de  la  masse  à  mouvoir. 

Ces  principes  élémentaires  de  la  mécanique,  qui  régissent 
tous  les  corps,  les  fluides  aussi  bien  que  les  solides,  sont  trop 
fréquemment  mis  en  oubli  par  les  personnes  qui,  par  état 
même,  s'occupent  des  questions  de  ventilation.  Il  n'est  pas 
rare  d'entendre  énoncer  comme  un  axiome  incontestable 
que  l'air  tend  à  s'élever^  que  l'air  froid  ne  saurait  monter, 
ni  l'air  chaud  descendre,  qu'il  ne  faut  pas  les  diriger  hori- 
zontalement, etc.,  etc.,  autant  d'erreurs,  de  notions  fausses, 
qui  conduisent  à  des  appréciations  inexactes  des  effets  pro- 
duits ou  à  produire. 

En  réalité,  l'air  ne  tend  ni  à  monter  ni  à  descendre,  il  se 
meut  comme  tous  les  autres  corps,  dans  toutes  les  directions 
que  concourent  à  lui  faire  suivre  les  forces  qui  le  sollicitent, 
et  entre  autres  celles  que  la  pesanteur  lui  imprime ,  selon 
qu'il  devient  en  certaines  parties  de  son  voltune  ou  en  cer- 
tains endroits  de  l'espace  qu'il  occupe,  plus  léger  ou  plus 
lourd  que  l'air  qui  remplit  les  espaces  voisins. 

Amsi,  à  proximité  d'une  bougie,  d'une  lampe,  d'un  poêle, 
d'un  individu,  l'air  qui  s'échaufTe  à  son  contact,  devenu 
moins  dense  que  celui  qui  limite  ou  chrconscrit  l'espace  qu'il 
occupe,  s'élève  en  vertu  du  principe  d'Archimède,  attendu 
qu'il  est  plus  léger  que  le  volume  de  l'air  ambiant  qu'il  dé- 
place. 

A  l'inverse,  au  contact  des  fenêtres,  des»  murs  refroidis 
l'hiver  extérieurement,  l'air  intériemi  devient  plus  dense^ 
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plus  lourd  qae  celui  qui  l'entoure  et  alors  il  descend  vers 
le  sol. 

Si  de  faibles  Tariations  de  température  produisent  ces 
effets,  des  différences  légères  de  pression,  des  appels,  même 
peu  énergiques,  en  déterminent  d'analogues.  Ne  sent-on  pas 
journellement,  quand  on  se  trouve  entre  une  porte  ou  une 
fenêtre  mal  close  et  une  cheminée,  un  courant  direct,  hori- 
zontal ou  descendant,  selon  les  cas,  qui  se  rend  directement 
vers  le  foyerî  N'a-t-on  pas  tous  les  jours  sous  les  yeux 
l'exemple  de  ces  foyers  de  magasins,  sans  cheminée  appa- 
rente, et  dont  les  produits  dé  la  combustion  se  rendent  par 
des  tuyaux  descendant  ou  horizontaux  vers  des  cheminées 
placées  à  certaines  distance?  n'existe-t-il  pas  nombre  d'usines 
dans  lesquelles  une  seule  cheminée  placée  au  milieu  d'une 
cour,  et  loin  de  tous  les  foyers  auxquels  elle  est  destinée, 
suffit  à  l'évacuation  des  fumées  et  au  tirage  actif  de  ces 
foyers? 

Les  poêles,  les  calorifères  qui  ont  des  prises  d'air  dans  des 
locaux  inférieurs  et  frais  ne  fournissent-ils  pas  Tété  de  l'air 
reialivement  froid  qui  s'élève  «par  le  seul  effet  de  la  diffé- 
rence de  température  et  de  densité  de  l'air  intérieur  des 
locaux  où  ils  sont  placés? 

Ne  voit-on  pas,  à  llnverse,  l'été  ou  au  printemps  l'air  ex- 
térieur descendre  par  les  cheminées  non  chauffées,  pour 
refluer  dans  les  appartements  dont  les  fenêtres  sont  ouvertes 
quand  Taetion  du  soleil  ayant  échauffé  les  parois  et  l'intérieur, 
détermine  dans  ces  appartements  et  le  long  de  leurs  murs 
extérieurs,  une  élévation  de  température  et  un  courant  as- 
cendant? Et  cet  effet  accidentel  dans  les  appartements  ne 
pent-ii  pas  facilement  devenir  un  état  normal  qui,  par  la 
seule  action  d'une  aspiration  bien  réglée,  permettrait  de  faire 
arriver  dans  les  locaux  à  ventiler,  de  l'air  pris  à  des  points 
élevés  au-dessus  du  sol  où  l'on  prétend  qu'il  est  plus  pur  et 
plus  frais  (ce  qui  n^est  pa»  exact  quant  à  ce  dernier  point), 
tout  aussi  bien  qu'on  a  cru  pouvoir  le  faire  exclunvement  k 
l'aide  d'appareils  mécaniques  dispendieux  et  compliqués? 
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SO.  Moyen  à  employer  pour  observer  le  phénomène  de  la  cir- 
culation de  rair.  —  Il  nous  serait  facile  de  multiplier  à  l'in- 
fini ces  citations,  en  prenant  pour  exemple  des  phénomènes 
que  chacun  peut  observer,  mais  nous  nous  bornerons  à  en 
indiquer  le  moyen  que  nous  croyions  avoir  été  employé 
pour  la  première  fois,  que  nous  sachions,  par  notre  ami  et 
collaborateur  M.  Tresca,  mais  qui  avait  été  mis  déjà  en 
usage  en  Angleterre  par  la  commission  du  Board  of  Health. 

II  consiste  à  prendre  un  ballon  en  caoutchouc  convena- 
blement rempli  de  gaz  hydrogène,  et  dont  Tenveloppe,  re- 
couverte d'un  vernis  léger  pour  retarder  l'échappement  du 
gaz,  est  assez  mince  pour  que  le  volume  de  l'air  qu'il  dé- 
place soit  plus  lourd  que  le  sien.  Ce  ballon  tend  naturelle- 
ment à  s'élever,  et  pour  empêcher  qu'il  ne  le  fasse  trop  vite 
et  d'une  manière  trop  prononcée  il  convient  de  le  lester  par 
un  bout  de  fil  plus  ou  moins  long  et  pesant.  Après  l'avoir 
ainsi  amené  à  être  à  peu  près  en  équilibre  dans  la  partie 
de  la  salle  où  l'on  peut  supposer  que  l'air  est  à  sa  tempéra- 
ture moyenne,  si  l'on  approche  ce  ballon  d'un  poêle,  d'une 
lampe,  d'une  bouche  de  chaleur  ou  d'une  cheminée  où  le 
feu  brille,  et  qu'on  l'abandonne,  on  le  voit,  ainsi  que  nous 
l'avons  dit  pour  l'air,  s'élever  au  plafond,  y  suivre  horizonta- 
lement une  direction  qui  le  mène  vers  les  côtés  les  plus 
froids,  murs  ou  fenêtres,  descendre  le  long  de  ces  parois, 
raser  le  sol  plus  ou  moins  bas  pour  se  rapprocher  des  sour- 
ces de  chaleur  et  répéter  ce  trajet  en  quelque  sorte  indéfi- 
niment. 

Il  sufQt  d'avoir  vu  de  semblables  effets  dus  à  des  causes  en 
apparence  si  faibles  et  cependant  rendues  si  sensibles,  pour 
reconnaître  l'exactitude  de  ce  que  nous  disions  précédem- 
ment, savoir  :  que  l'air  obéit  dans  tous  les  sens  aux  diffé- 
rences de  pression  qui  les  sollicitent,  qui  peuvent  être  dues 
à  une  ou  à  plusieurs  causes  diverses,  parmi  lesquelles  les 
ditTérences  de  température  ou  de  densité  jouent  presque  tou- 
jours le  principal  rôle. 

Nous  reviendrons  plus  tard  sur  la  manière  de  calculer  ces 
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effets,  quand  ils  se  produisent  régulièrement  et  nous  conti- 
nuerons à  nous  occuper  de  quelques,  considérations  géné- 
rales qui  indiqueront  la  marche  à  suivre  dans  les  études  de 
ce  genre. 

But  et  conditions  de  la  ventilation. 

tt7.  But  principal  de  la  ventilation.  —  La  ventilation  peut 
être  considérée  au  point  de  vue  hygiénique  ou  au  point  de 
vue  industriel.  Dans  le  premier  cas,  elle  a  pour  objet  évident 
d'assainir  les  lieux  habités,  d*en  extraire  l'air  vicié  ;  dans  le 
second,  que  nous  laisserons  de  côté  pour  le  moment,  on  se 
propose  principalement  de  dessécher  les  matières  que  Ton 
traite  ou  de  leur  enlever  une  certaine  quantité  d*humidité 
surabondante  qu'elles  contiennent,  ce  qui  exige  l'introduc- 
tion d'air  sec  et  chaud,  et  l'extraction  de  cet  air  après  qu'il 
est  surchargé  de  vapeurs. 

La  ventilation  hygiénique,  la  seule  dont  nous  nous  occu- 
pions ici,  a  donc  pour  but  et  doit  avoir  pour  effet  principal 
d'extraire  l'air  vicié  des  lieux  et  des  points  même  où  il  se 
produit.  Mais  toute  extraction  d'air  d'un  espace  quelconque, 
qui  n'est  pas  hermétiquement  clos  et  dans  lequel  le  vide  ne 
peut  exister,  impliquant  nécessairement  la  rentrée  de  l'air, 
on  ne  doit  pas,  dans  la  solution  des  questions  de  ventilation, 
séparer  l'étude  des  dispositions  à  prendre  pour  assurer  la 
reutrée  de  l'air  de  celles  qui  ont  pour  objet  son  extraction. 

Cependant,  quoique  ces  deux  questions  soient  connexes  et 
très-intimement  liées  l'une  à  l'autre,  la  première,  celle  de 
l'extraction,  est  évidemment  la  plus  importante;  la  seconde 
n'en  est  que  la  conséquence  forcée.  Cela  est  si  vrai  que,  quand 
la  solution  de  la  première  est  assurée,  la  nature  seule  se 
charge  presque  toujours  d'une  grande  partie  de  la  solution 
de  la  seconde. 

Les  ingénieurs  qui,  pour  résoudre  les  problèmes  que  pré- 
sente la  ventilation  hygiénique,  se  sont  principalement  préoc- 
cupés des  moyens  d'assurer  l'arrivée  de  certaines  quantités 
d'air  nouveau  dans  les  locaux  à  assainir,  ont  donc  commis 
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une  erreur  de  logique  et  renversé  la  queslion.  Et,  en  eflet, 
il  n*y  aurait  pas  la  moindre  nécessité  de  s*oocaper  de  cette 
ventilation  si  Fair  n^éprouYait  aucune  altération,  si,  en  un 
mot,  il  n'était  pas  vicié  ou  échauffé  outre  mesure  par  la  pré- 
sence d'individus  malades  ou  sains.  Il  serait  tout  à  fait  su- 
perflu de  faire  entrer  de  Fair  nouveau  dans  des  locaux  qui 
ne  contiendraient  que  de  l'air  pur  et  frais.  Ge  n'est  donc  que 
réchauffement  ou  l'altération  de  l'air  qui  exigent  d'abord 
l'extraction  de  celui  qui  est  vicié,  et  subsidiairement  la  ren- 
trée de  volumes  correspondants  d'air  nouveau. 

De  ce  renversement  de  la  question  il  est  résulté  que  la 
préoccupation  exclusive  de  ceux  qui  ont  suivi  cette  marche  a 
été  d'assurer  l'arrivée  abondante  d'air  nouveau,  et  qu'ils  ont 
tous,  plus  ou  moins,  négligé  les  moyens  de  déterminer  d'une 
manière  régulière,  uniforme  et  stable  l'évacuation  de  l'air 
vicié  ;  nous  le  montrerons  plus  tard  par  l'examen  des  résul- 
tats constatés  par  divers  observateurs. 

Cette  erreur,  nous  devons  le  dire,  n'a  pas  été  commise  par 
les  ingénieurs  des  mines  qui  ont  traité  l'importante  question 
de  l'aération  des  puits  et  des  galeries  des  mines.  Quels  que 
soient  les  moyens  que,  selon  les  difGcultés  locales  si  nom- 
breuses que  présentent  les  exploitations,  ils  ont  cru  pouvoir 
proposer,  tous,  pour  ainsi  dire,  ne  se  sont  préoccupés  que 
de  résoudre  le  problème  de  l'extraction,  laissant  à  la  nature 
le  soin  d'assurer  la  rentrée  de  l'air. 

58.  Conditions  de  Vexiraclion  de  Vair  vicié.  —  Non-seule- 
ment le  principal  problème  que  présente  la  ventilation  hy- 
giénique consiste  dans  l'extraction  de  l'air  vicié  et  non  dans 
la  rentrée  deTair  nouveau,  mais  c'est  aussi  cette  extraction 
qui  assure  le  succès  d'une  bonne  ventilation.  L'introduction, 
sans  présenter  de  dinicullés  capitales,  exige  cependant  des 
dispositions  spéciales,  sur  lesquelles  nous  insisterons  plus 
loin. 

Il  ne  suffit  pas  d'enlever  d'une  salle  d'hôpital,  d'un  amphi- 
théâtre, d'une  salle  de  spectacle  ou  de  réunion,  un  volume 
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d'air  vicié  ou  trop  échauffé,  plas^ou  moins  eomtdérable,  par 
quelques  orifices  plus  ou  moins  bieu  ménagés,  ainsi  qu'on 
Ta  feit  parfois  et  qu'on  le  propose  encore  dans  des  projets  à 
Tétude  et  presque  acceptés.  Il  faut  de  toute  nécessité,  et  au- 
tant qu'il  est  possible,  régler  les  mouvements  de  l'air,  enle* 
ver,  extraire  l'air  vicié  au$  lieux,  aux  emplacements  même 
où  son  altéraf  ion  a  été  produite,  où  les  émanations  malsaines 
ou  désagréables  ont  été  dégagées;  cela  est  évident  de  soi- 
même.  Si  cette  condition  n'est  pas  satisfaite,  il  s'établira,  à 
partir  du  foyer  d'infection,  vers  les  points  d'évacuation  et 
d'appel,  des  courants  d'air  vicié  qui  viendront  incommoder 
ou  infecter  aux  points  intermédiaires.  Dans  les  hôpitaux,  par 
exemple,  les  odeurs  nauséabondes,  les  émanations  pestilen- 
tielles des  plaies  purulentes,  qui  propagent  les  affections 
contagieuses  en  passant  d'un  lit  à  un  autre,  y  multiplieront 
les  maladies,  les  affections  morbides,  et  une  ventilation  qui 
suivrait  une  telle  marche  pourrait  devenir  en  certains  cas 
plus  nuisible  qu'utile  et  certainement  plus  défavorable  que 
cette  ventilation  primitive  qui,  pour  quelques  hôpitaux,  et 
même  pour  quelques  hôpitaux  que  l'oil  croit  bien  veuilles, 
consiste  encore  à  ouvrir  les  fenêtres  pendant  les  nuits  d'été 
et  tous  les  matins  en  hiver. 

n  ne  convient  pas  non  plus  d'appeler  l'air  vicié  par  des 
orifices,  même  en  grand  nombre,  ouverts  dans  les  parties 
des  salles  où  l'on  circule,  où  l'on  vient  se  réunir  ;  ce  serait  le 
faire  respirer  à  des  gens  bien  portants  ou  convalescents.  A 
]ilus  forte  raison  ne  faut-il  pas  accoler  les  tuyaux  ou  les  ori- 
fices d'appel  de  cet  air  vicié  aux  appareils  de  chauflage,  au- 
près desquels  se  rassemblent  naturellement  les  malades  d'un 
hôpital. 

Enfin  il  est  nécessaire  d'éloigner  assez  les  orifices  d'appel 
des  orifices  d'arrivée  de  l'air  nouveau  et  surtout  de  disposer 
ceux-ci  de  façon  qu'il  ne  puisse  pas  s'établir  de  courants  di- 
rects des  seconds  vers  les  premiers,  ce  qui  rendrait  à  la  fois 
illusoires  le  renouvellement  et  l'évacuation  de  l'air  vicié. 

Il  est  juste  de  dire  que  la  plupart  des  bons  constructeurs 
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ont  senti  la  nécessité  de  produire  l'appel  de  l'air  directement 
aux  lieux  d'infection  :  dans  les  hôpitaux,  derrière  chaque  lit 
ou  de  deux  en  deux  lits  ;  dans  quelques  amphithé&tres,  sous 
les  gradins  ;  mais  l'on  voit  encore  dans  des  établissements 
nouvellement  pourvus  d'appareils  de  ventilation  des  disposi- 
tions vicieuses  par  lesquelles  l'çxtraction  n'est  faite  qu'en 
quelques  points,  dans  les  quatre  angles  des  salles,  quelque- 
fois en  deux  points  seulement.  Nous  avons  indiqué  déjà  les 
inconvénients  que  présentent  aussi  les  dispositions  eu  usage 
dans  les  théâtres,. à  la  préfecture  de  la  Seine  et  ailleurs;  nous 
n'y  reviendrons  pas  pour  le  moment. 

Nous  croyons  donc  pouvoir  poser  comme  règle  générale 
que  les  orifices  d'évacuation  de  l'air  vicié  devront  être  : 

l""  Placés  le  plus  près  possible  des  points  où  l'air  s'altère, 
et  loin  des  points  de  passage  ou  de  réunion  ; 

2"*  Aussi  multipliés  que  la  construction  le  permettra. 

Lorsque  enfin  on  sera  parvenu  à  obtenir  des  architectes 
que  les  projets  de  bAtiments  ne  soient  arrêtés  qu'en  même 
temps  que  ceux  des.  appareils  de  chauflage  et  de  ventilation, 
il  ne  sera  pas  difficile  de  satisfaire  à  ces  conditions  générales 
sans  nuire  en  rien  à  la  solidité  et  à  l'harmonie  des  con- 
structions, et  sans  occasionner  des  dépenses  aussi  considé- 
rables que  celles  que  nécessitent  des  dispositions  prises  après 
l'érection  des  édifices. 

59.  Indépendance  et  réunion  de-s  cJieminées  d'appel.  —  L'éta- 
blissement des  cheminées  ou  conduits  d'évacuation  de  l'air 
vicié  doit  satisfaire  à  d'autres  conditions. 

Il  est  indispensable  que  ces  cheminées  soient,  jusqu'à  une 
assez  grande  distance  de  leur  origine,  indépendantes  les  unes 
des  autres  aux  divers  étages,  afin  qu'il  ne  puisse  s'établir 
aucune  prédominance  de  l'une  sur  l'autre;  mais,  ce  qui  est 
non  moins  important,  il  est  nécessaire  de  les  réunir  plus 
loin,  d'abord  par  groupes  et  ensuite  toutes  dans  une  seule  et 
unique  cheminée,  afin  de  donner  à  l'ensemble  des  appels  une 
énergie  et  une  stabilité  convenables. 
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On  a  négligé  complètement  ces  précautions  dans  un  des 
paTillons  de  l'hôpital  Necker,  à  Thospice  du  Vésinet,  et  les 
inconvénients  en  ont  été  constatés  par  assez  d'observateurs 
pour  qu'il  ne  soit  pas  possible  de  se  refuser  à  les  reconnaî- 
tre. Les  cheminées  d'évacuation  qui,  dans  ces  établissements, 
débouchent  dans  le  premier  au-dessus  des  toits»  dans  le  se- 
cond à  fleur  du  sol  des  greniers,  n'exercent  d'autre  appel  que 
celui  qui  provient  de  l'excès  de  la  température  intérieure  des 
salles  sur  la  température  extérieure,  appel  faible,  variable 
et  très-souvent  contrarié  par  les  vents.  Aussi,  dans  ces  deux 
établissements,  se  produit-il  souvent,  par  les  grands  vents 
d'automne  et  de  printemps,  des  rentrées  d'air  trës-gènantes, 
souvent  très-froides  et  parfois  infectées  par  de  l'air  vicié  pas- 
sant ainsi  d'une  salle  à  une  autre. 

Si  la  réunion  de  tous  les  conduits  d'évacuation  dans  une 
seule  cheminée  générale  est  nécessaire  pour  parer  aux  irré- 
gularités inévitables  qui  résultent  des  différences  de  leur  dé- 
veloppement ou  de  leur  disposition,  elle  est  indispensable 
lorsque  l'évacuation  de  l'air  vicié  est  déterminée  dans  des 
cheminées  partielles  par  des  appels  d'intensité  différente, 
ainsi  que  cela  a  lieu  à  l'hôpital  militaire  de  Yincennes.  Des 
essais  préliminaires,  faits  en  juin  1861,  ont  en  effet  montré 
que  dans  cet  hôpital,  où  l'appel  est  déterminé  d'un  côté  par 
réchauffement  de  l'air  produit  par  un  tuyau  à  fumée,  et  de 
l'autre  par  une  circulation  d'air  chaud  qui  est  destinée  à 
appeler  par  entraînement  l'air  intérieur,  il  y  a  parfois  dans 
l'énergie  de  ces  deux  moyens  une  telle  différence  d'inten- 
sité, que  le  premier  domine  et  annule  le  second,  au  point 
que  l'air  chaud,  qui  dans  celui-ci  doit  produire  l'évacua- 
tion, est  lui-même  appelé  dans  l'intérieur  des  salles  et  va 
gagner  directement,  en  les  traversant,  la  cheminée  opposée 
où  l'appel  est  déterminé  par  la  chaleur  du  tuyau  de  fumée, 
qui  est  en  général  plus  puissant  que  l'autre.  Ces  effets  sont 
moins  sensibles  l'hiver,  mais  l'inégalité  des  deux  appels 
existe  encore  dans  cette  saison; 

Cette  rentrée  d'air  chaud  empêche  tout  à  fait  l'introduction 

VENT.  I.  B 
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de  rdr  frai»,  qui  ne  pourrait  monter  des  étages  inférieurs 
que  par  Taetion  d'un  appel  suffisamment  énergrque,  et  dès 
lers  il  arrive  que  Tété,  au  lieu  d*air  frais,  Ton  âdt  rentra* 
daBs  les  salles  de  Tair  chaud  à  quarante  et  quelques  degrés, 
et  qu'en  outre,  par  suite  du  défaut  de  siéparation  des  chemi* 
nées  d'évacuation  des  divers  étages,  l'air  vicié  du  rez«de«- 
diaussée  arrive  au  premier  et  au  second  étages. 

Il  est  également  dangereux  de  réunir  les  conduits  particu- 
liers  d'appel  de  plusieurs  bouches  inférieures  en  un  seul,  à 
une  trop  faible  distance  de  leur  origine,  quand  l'appel  de 
celui-ci  n'a  pas  une  énergie  suffisante.  Il  peut  alors  arriver 
que  les  conduits  latéraux  ne  produisent  aucune  évacuation 
et  qu'au  contraire  ils  ne  servent  qu'à  faire  rentrer  dans  la 
salle  une  partie  de  l'air  appelé  par  le  tuyau  |H:incipai.  C'est 
ce  qui  s'est  produit  aussi  à  l'hôpital  militaire  de  Yincennes 
en  juin  1861.  (Voir  les  résultats  d'expériences.) 

La  réunion  des  conduits  particuliers  d'évacuation  venant 
de  chaque  lit  ou  de  chaque  paire  de  lits  doit  d'ailleurs  être 
faite  de  manière  que  tous  les  groupes  de  conduits  indépen- 
dants, de  même  que  leur  ensemble,  puissent  toujours  être 
visités  et  restent  par  conséquent  visibles  dans  toute  leur  lon- 
gueur, afin  qu'il  soit  facile  de  s'assurer  qu'ils  ne  contiennent 
aucun  obstacle  permanent  ou  accidentel  à  la  rentrée  de  l'air 
et  ne  présentent  aucune  ouverture  propre  à  favoriser  la  ren- 
trée inutile  de  l'air  extérieur  aux  dépens  de  l'évacuation.  Il 
cœivientdonc  qu'autant  que  possible  tous  ces  conduits  soi^t 
verticaux  et  qu'on  ménage  des  regards  à  chaque  changement 
de  (firection. 

Il  faut  enfin  éviter  le  refroidissement  de  ces  conduits,  et  à 
cet  effet  les  placer  à  l'intérieur  de  greniers  bien  clos  et  pla* 
fonnés,  et  non  dans  les  angles  des  longs  pans  de  toitures 
plus  on  moins  ouvertes. 

fiO.  DUposUians  à  donner  aux  cheminées  générales  (févaeiu^ 
tion.  —  Mais  il  ne  suffit  pas  que  tous  les  conduits  d'évacua- 
tion de  l'air  vicié  soient  réunis  à  leur  débouché  dans  une 
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mèoie  cheminée  générale,  il  fant  encore  que  cette  cheminée, 
par  sa  hanteuri  par  sa  consk^uetion  et  par- Ténergie  de  son 
appel,  assure  au  mouvement  de  l'air  une  vitesse  suffisante 
pour  Ini  donner  une  stabilité  que  le  vent  de  Textérieur,  ou 
Tinfluence  de  l'ouverture  des  portes  ou  des  fenêtres  à  l'inté- 
rieur des  salles,  ne  puisse  contrarier. 

Dans  les  pavillons  de  l'hôpital  Lariboisière ,  ventilés  par 
insufflation,  la  cheminée  générale  en  tôle,  sans  garniture 
extérieure  en  maçonnerie,  permet. à  l'air  qui  la  traverse  et 
qui  sort  des  salles  de  se  refroidir  considérablement;  telle- 
ment que  la  température  dans  les  salles  étant  de  19^  elle 
n'est  plus  parfois  que  de  9*  dans  la  cheminée,  ce  qui  crée 
une  résistance  à  l'évacuation.  Le  peu  de  hauteur  qui  a  été 
donné  à  cette  cheminée  n'assure  pas  le  tirage,  et  le  vent  ex- 
térieur diminue  beaucoup  le  volume  d'air  qu'elle  laisse  éva- 
cuer, tandis  qu'à  l'inverse  l'ouverture  des  portes  et  des  fenê- 
tres dans  les  salles  détermine  parfois  des  rentrées  d'air 
considérables  par  un  grand  nombre  des  cheminées  d'éva- 
cuation *. 

D'une  autre  part,  Tété,  même  pendant  la  nuit,  l'évacuation 
par  cette  cheminée  n'ayant  lieu  qu'en  vertu  de  la  différence 
alors  très-faible  entre  la  température  intérieure  des  salles 
et  la  température  extérieure,  l'appel  n'a  pas  une  énergie 
suffisante  pour  assurer  l'écoulement  de  la  quantité  d'air 
nécessaire  à  l'assainissement  **. 

Pour  que  l'appel  soit  toujours  assez  énergique,  il  faut  que 
L'excès  de  la  température  intérieure  de  la  cheminée  sur  celle 
de  l'air  extérieur  soit  susceptible  de  produire  une  vitesse  de 
O^.TO  à  0",80  dans  les  cheminées  partielles,  et  de  2  à  3  mè- 
tres par  seconde  dans  la  cheminée  générale,  ce  qui  exige  que 
dans  les  bâtiments  de  cet  hôpital  cette  différence  de  tempé- 
rature soit  de  20  à  25^  au  moins.  Or,  comme  il  arrive  le 
plus  souvent  que  cette  difiérence  n'existe  pas  naturellement. 


*  Yoy.  les  expériences  de  MIC  Trélat  et  H.  Péli^ot,  chapitre  IV. 
*♦  Yoy.  les  expériences  d'été  sur  ces  payiHons,  chapitre  VI. 
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il  faut  Tobtenir  par  un  moyen  de  chauffage  artificiel,  et,  si 
cela  était  impossible,  on  serait  réduit  à  employer  un  moyen 
mécanique  pour  faire  Tappel. 

Enfin  l'on  verra  plus  loin  et  I*on  comprend  de  suite  que  le 
volume  d*air  évacué  par  les  cheminées  d*appel  et  par  la  che- 
minée générale  est  directement  proportionnel  à  Faire  de  leur 
section  transversale,  ce  qui  permet  d'augmenter  l'action  na- 
turelle due  à  la  simple  différence  de  température;  mais  il  ne 
faut  pas  que  cette  augmentation  de  section  soit  telle  que  les 
vitesses  d'écoulement  descendent  notablement  au-dessous  des 
limites  que  nous  avons  indiquées  ci-dessus. 

Les  conditions  auxquelles  il  faut  satisfaire  pour  assurer 
l'extraction  de  Tair  vicié  des  locaux  à  assainir  se  résument 
donc  ainsi  qu'il  suit  : 

1^  Placer  les  orifices  d'évacuation  ou  d'appel  le  plus  près 
possible  des  points  où  l'air  s'altère; 

2^  Les  multiplier  autant  que  la  construction  le  permettra, 
mais  n'en  restreindre  jamais,  sans  absolue  nécessité,  le  nom- 
bre k  moins  d'un  pour  deux  lits  dans  un  hôpital  ; 

S""  Les  proportionner  d'après  le  volume  d'air  à  évacuer  par 
chacun  d'eux,  de  telle  sorte  que  la  vitesse  y  soit  de  0*,80  à 
1  mètre  au  moins  en  une  seconde; 

4*»  Ne  les  réunir  que  par  groupes  pour  les  faire  aboutir 
dans  un  conduit  commun  ou  dans  une  cheminée  générale 
d'évacuation  bien  au  delà  de  leur  sortie  des  salles,  et  les  dis- 
poser de  telle  façon  qu'ils  soient  toujours  faciles  à  visiter  et 
à  nettoyer;  les  mettre  à  l'abri  du  refroidissement;  à  cet 
effet,  clore  les  greniers  ou  les  caves  où  ils  devront  débou- 
cher, et  dans  le  premier  cas  plafonner  les  greniers; 

b""  Donner  à  la  cheminée  générale  d'évacuation  toute  la 
hauteur  admissible,  et  disposer  des  moyens  de  chauffage  tels 
qu'en  tout  temps  l'air  puisse  y  acquérir  une  température  qui 
surpasse  de  20  à  25^  au  moins  celle  de  Tair  extérieur;  ce 
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qui  suffira  dans  ia  plupart  des  cas  où  les  conduits  de  circula- 
tion de  Tair  ne  seront  pas  trop  compliquéSi  ainsi  qu'on  le 
Terra  par  des  exemples  ; 

6^  Se  réserver  enfin  pour  les  cas  extraordinaires  les  moyens 
d'accroître  le  volume  d'air  évacué  dans  les  proportions  que 
peuvent  réclamer  les  établissements  particuliers  dont  on 
s'occupe,  en  élevant  convenablement  la  température  dans 
ces  cheminées. 

.  6i.  Résumé.  —  Nous  nous  bornerons  pour  le  moment  aux 
considérations  générales  qui  précèdent,  et  nous  nous  réser- 
verons d'examiner  et  de  discuter  plus  tard  au  point  de  vue 
théorique  et  expérimental  : 

l''  L'Influence  de  la  hauteur  des  cheminées  et  la  disposi- 
tion qu'il  convient  d'adopter  pour  leur  établissement  ; 

2"*  L'influence  de  la  diflérence  des  températures  sur  les 
vitesses  d'écoulement; 

S""  La  nécessité  de  renfermer  les  vitesses  de  circulation 
dans  les  conduits  dans  certaines  limites,  pour  diminuer 
les  pertes  de  force  vive  et  le  travail  consommé  par  les 
frottements,  tout  en  se  réservant  le  moyen  de  donner  à 
la  vitesse  de  sortie  de  l'air  une  valeur  qui  assure  la  sta- 
bilité de  l'évacuation  ; 

4*  Les  avantages  que  présente,  au  point  de  vue  de  la  meil- 
leure utilisation  de  la  chaleur,  l'emploi  des  basses  tem- 
pératures, et  qui  sont  constatés  par  l'expérience. 


CHAPITRE   m. 

DU   RENOUVELLEMENT  ET  DE  LA  REI^RÉE 
DE  L'AIR  DANS  LES  LIECX  HABITÉ». 

02.  Conditions  générales  de  la  rentrée  de  Vair  extérieur,  — 
Dans  les  habitations  privées  la  rentrée  de  l'air  se  fait  tout  na- 
turellement par  les  joints  des  portes  et  des  fenêtres,  ainsi  que 
par  leur  ouverture  momentanée,  et,  au  lieu  d'avoir  à  se  pié- 
occuper  de  l'assurer,  l'on  est,  surtout  en  hiver,  obligé  de  s'en 
garantir,  de  Tempêcher  ou  de  la  restreindre.  L'action,  aspi- 
ratrice  des  cheminées  étant  d'ailleurs  trés-suffisanle  dans  les 
cas  ordinaires  pour  assurer  l'évacuation  de  l'air  vicié,  toutes 
les  conditions  d'une  ventilation  convenable  se  trouvent  à  peu 
près  remplies. 

Mais  dès  qu'un  nombre  inaccoutumé  de  perscmnes  sont 
réunies  dans  un  même  local,  les  circonstances  changent,  et 
quand  on  a,  en  suivant  les  préceptes  généraux  que  nous 
avons  indiqués  précédemment,  assuré  l'évacuation  de  l'air 
vicié,  il  faut  aussi  songer  à  le  remplacer  par  de  l'air  pur. 

La  nature  y  pourvoirait  bien  d'elle-même,  dans  une  cer- 
taine proportion,  car  la  diminution  de  la  pression  intérieure 
que  produit  l'aspiration,  si  faillie  qu'elle  soit  et  tout  insen- 
sible qu'elle  reste  à  nos  moyens  de  mesure,  déterminerait 
des  rentrées  d'air  équivalentes  aux  sorties;  mais  cette  équi- 
valence ne  sufBt  pas  ;  il  faut  encore  que  cet  air  nouveau  afflue, 
sans  être  incommode,  soit  par  sa  température,  soit  par  sa 
vitesse,  qu*il  se  répartisse  dans  toute  l'étendue  des  locaux 
à  ventiler  d'une  manière  suffisamment  régulière,  et  sans 
pouvoir  passer  directement  de  l'orifice  d'arrivée  à  l'orifice 
d'appel,  ce  qui  ne  conduirait  nullement  au  but  que  l'on  se 
propose  d'atteindre. 

U  faut  donc,  tout  en  utilisant  l'action  naturelle,  recourir  à 
l'art,  pour  assurer  convenablemenU'arrîvée  de  l'air  nouveau. 
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05.  Des  moyens  à  employer.  Deux  moyens  principaux  se 
présentent  à  Tesprit  et  ont  été  employés,  l'un  simple,  indi- 
qué par  la  nature  elle-même,  et  conséquence  logique  de 
Textraction  :  c'est  Fintroduction  par  appel,  qui,  presque  tou- 
jours, peut  sufBre  aux  ventilations  les  plus  abondantes; 
l'autre,  plus  compliqué,  mais  en  apparence,  infaillible  et  ef- 
ficace :  c'est  l'emploi  des  appareils  mécaniques,  au  premier 
rang  desquels  on  place  les  ventilateurs,  et  plus  particulière- 
ment, depuis  quelques  années,  ceux  qui  refoulent  Tair. 

J'ai  déjà  fait  connaître  mon  opinion  sur  ce  dernier  pro- 
cédé *.  J'y  reviendrai  plus  loin,  lorsque  je  discuterai,  à  l'aide  * 
de  nombreux  résultats  d'expériences,  les  avantages  relatifs 
des  divers  systèmes  employés.  Pour  le  moment,  je  ne  m'oc- 
cuperai que  de  l'introduction  de  l'air  par  l'effet  subsidiaire 
de  l'aspiration  qui  a  déterminé  l'évacuation  de  l'air  vicié. 

64.  Rentrée  de  Tair  par  Veffet  de  VappeL  —  L'on  sait  que, 
quand  deux  vases  ou  deux  réservoirs  contenant  un  même 
liquide  sont  mis  en  communication  par  un  oriGce  ou  par  un 
tuyau,  si  les  niveaux  sont  à  la  même  hauteur  de  part  et 
d'autre,  il  ne  se  produit  ni  raou'vement  ni  écoulement  d'un 
réservoir  dans  l'autre.  Mais  dès  que,  par  une  circonstance 
quelconque,  le  niveau  vient  à  baisser  dans  l'un  des  réser- 
voirs, ou  à  s'élever  dans  l'autre,  les  pressions  exercées  sur  les 
extrémités  du  tuyau  ou  sur  Torifice  de  communication,  et 
qui  sont  dues  au  poids  du  liquide,  cessant  d'être  égales, 
l'écoulement  comnience  à  partir  du  côté  où  la  pression  est 
la  plus  grande,  vers  celui  où  elle  est  la  plus  faible,  et  la  théo- 
rie ainsi  que  l'expérience  nous  apprennent  qu'à  l'orifice 
d'échappement  du  liquide,  la  vitesse  de  sortie  serait  pour  un 
orifice  en  mince  paroi  égale  à  celle  qui  correspondrait  à  la 
différence  des  hauteurs  des  niveaux  au-dessus  de  cet  orifice, 
différence  qui  est  aussi  la  mesure  des  pressions  exercées. 


*  Rapport  sur  les  projets  de  chauffage  et  de  ventilation  des  salles  d'as- 
sises du  Palais  de  Justice  et  Àrmalet  du  Consenatwre  des  Àrft  et  Métiers, 
«nil  1861. 
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Cette  règle  élémentaire  est  due,  comme  on  le  sait,  à  Tor- 
ricelli,  disciple  de  Galilée,  et  elle  est  exprimée  par  la  formule 
connue  : 

V=v/2iH, 

dans  laquelle  2g  =  19~,62  est  le  double  de  la  vitesse  commu- 
niquée aux  graves  par  la  pesanteur  dans  la  première  seconde 
de  leur  chute,  et  H  la  hauteur  d'une  colonne  du  liquide  ou 
du  fluide  que  Ton  considère. 

Il  résulte  aussi  de  cette  règle  que  le  volume  Q  du  fluide  qui 
s*écoule  en  T  par  un  orifice  en  mince  paroi  est  exprimé  par 
la  relation  : 

Q  =  mA}/2gH^ 

dans  laquelle  À  est  Faire  de  l'oriflce  exprimée  eu  mètres  car- 
rés, et  m  le  coefficient  de  la  dépense  relatif  à  l'orifice. 

Lorsque,  au  lieu  d'un  orifice  en  mince  paroi,  il  s'agit  d'un 
orifice  précédé  ou  suivi  de  longs  conduits  présentant  des 
coudes,  des  étranglements,  et  d'autres  causes  qui  tendent  à 
ralentir  le  mouvement,  la  vitesse,  et  par  suite,  le  volume  d'air 
écoulé,  doivent  être  réduits  dans  une  proportion  qui  dépend 
des  dispositions  et  que  nous  apprendrons  plus  loin  à  calculer. 
Pour  le  moment,  nous  supposerons  que  cette  réduction  soit 

exprimée  par  une  fraction  ^  du  produit  précédent,  et  que  le 

volume  réellement  écoulé  soit  alors  représenté  par  l'expres- 
sion : 

Lorsqu'il  s'agit,  comme  c'est  ici  le  cas,  du  mouvement  de  l'air 
atmosphérique,  il  importe  de  ne  pas  perdre  de  vue  que  H  re- 
présente la  hauteur  d'une  colonne  d'air,  à  la  densité  de  celui 
du  résenoir,  susceptible  de  produire,  par  unité  de  surface, 
une  pression  égale  à  la  diflérence  de  celles  qui  existent  d'un 
réservoir  à  l'autre.  Nous  reviendrons  plus  loin  sur  la  manière 
de  déterminer  cette  hauteur.  Pour  le  moment,  nous  nous 
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contenterons  de  rappeler  que,  d*après  cette  expression  fon- 
damentale, le  volume  d'air  qui  passe  en  1*"  d'une  capacité 
dans  une  autre  est  proportionnel  : 

!•  A  Taire  de  l'orifice; 

i""  A  la  racine  carrée  de  U  hauteur  d'une  colonne  d'air 
capable  de  produire,  par  son  poids,  une  pression  égale 
à  la  différence  de  celles  qui  ont  lieu  dans  ces  capacités. 

3*  A  un  facteur  |7  qui  dépend  de  la  contraction  qui  se 

produit  à  l'orifice  et  des  divers  obstacles  que  la  conduite 
parcourue  par  le  fluide  présente  à  son  mouvement. 

Nous  verrons  plus  tard  comment,  dans  le  cas  qui  nous 
occupe,  la  hauteur  H  est  elle-même  proportionnelle  à  la  dif- 
férence des  températures  qui  existent  dans  les  deux  capa- 
cités, dont  l'une  est  ici  l'espace  extérieur  et  indéfini  occupé 
par  l'air  atmosphérique  et  l'autre  la  salle  qu'il  s'agit  d'ali- 
menter d'air  pur.  Bornons-nous  à  dire  que  si  l'hiver  cette 
différence  de  température  est  assez  élevée  pour  que  la  vitesse 
acquière  une  valeur  telle  que,  par  un  orifice  d'une  section 
donnée  A,  il  s'écoule  un  volume  d'air  suffisant,  et  que  si, 
dans  les  nuits  d'été,  il  en  est  encore  à  peu  près  de  même 
quand  cet  orifice  est  bien  proportionné,  il  peut  en  être  tout 
autrement  à  certains  jours  de  l'été,  où  la  différence  des  tem- 
pératures étant  faible,  le  facteur  Y =^  2^  devient  très-petit; 
mais  qu'alors  c'est  en  augmentant  l'autre  facteur  A  ou  l'aire 
de  l'orifice,  ce  qui  est  presque  toujours  facile,  que  l'on 
pourra  élever  le  volume  d'air  introduit  à  la  quantité  voulue* 

Ainsi  les  températures  extérieures  et  intérieures  étant  don- 
nées, pour  peu  que  la  seconde  l'emporte  sur  la  première,  il 
sera  presque  toujours  possible,  par  une  proportion  conve- 
nable des  orifices  d'admission  de  faire  affluer  dans  un  local 
donné,  tel  volume  d'air  qu'il  sera  jugé  nécessaire,  sans  autre 
sujétion  que  l'ouverture  d'orifices  de  grandeur  et  en  nombre 
suffisants. 
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Il  soit  de  là,  que  pour  la  plupart  des  cas  et  par  de  très- 
petites  différences  de  températares,  pourvu  que  Ton  se  mé- 
nage des  orifices  d'admisûon  assez  grands,  il  n'y  aura 
aucune  difficulté  à  faire  entrer  dans  les  salles  à  ventiler  le 
volume  d*air  jugé  nécessaire,  sans  que  l'on  soit  obligé  de 
recourir  à  l'intervention  d'aucun  appareil  mécanique. 

6S.  Dispositions  à  prendre  pour  farrivée  de  Voir.  —  Hais  il 
y  a  néanmoins  quelques  précautions,  quelques  dispositions 
à  prendre  pour  que  Tarrivée  de  cet  air  pur  ne  soit  jamais 
incommode  et  pour  qu'il  se  répartisse  convenablement  dans 
les  locaux  à  ventiler. 

Et  d'abord  il  convient  d'éviter  que  cet  air  chaud  ou  froid, 
selon  les  saisons,  afflue  en  nappes  assez  larges  ou  avec  une 
vitesse  assez  grande  pour  causer  une  sensation  désagréable. 
Il  faut  qu'en  tout  temps  il  se  répande  dans  l'espace  d'une 
manière  aussi  peu  sensible  que  possible. 

S'il  s'agit  de  Talr  chaud  que,  dans  la  saison  d'hiver,  bien 
des  appareils  fournissent  à  une  température  de  40^  à  50'  en- 
viron et  même  à  60*  ou  à  80%  il  faut  qu'il  débouche  à  une 
hauteur  supérieure  aux  organes  de  la  respiration,  ou  du 
moins  sans  pouvoir  les  rencontrer.  Sa  légèreté  spécifique  le 
forcera  à  s*élever  dans  l'espace,  dont  il  entretiendra  la  tem- 
pérature an  degré  convenable,  avant  d'être  entraîné  dans  le 
mouvement  général  de  l'appel,  comme  nous  l'avons  indiqué 
plus  haut. 

Mais  lorsque,  comme  à  l'hépital  Necker,  à  l'hospice  du 
Yésinet  et  ailleurs,  on  s'écarte  de  cette  disposition ,  si  bien 
indiquée  par  les  plus  simples  notions  d'hygiène,  il  arrive  que 
l'air  chaud,  qui  débouche  à  hauteur  du  sol,  environne,  de  bas 
en  haut,  les  personnes  qui  sont  près  des  orifices  et  les  main- 
tient ainsi  dans  un  courant  d'air  à  40%  50*  et  pfais;  cela  est 
intolérable  et  donne  lieu  i  des  plaintes  très- fondées,  q«e 
nous  avons  recueillies  à  diverses  reprises. 

Je  ferai  connaître  plus  loin,  lorsque  je  parlerai  des  salles 
d'assemblée ,  les  inconvénients  analogues  que  présente  la 
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disposition  admise  pour  la  salle  rtu  Sénat  au  Luxemfaoui^,  et 
au  Parlement  d'Angielerre. 

Il  y  a  d'ailleuFS  lieu  de  faire  remanpier  que  l'air  cfaaud  qui 
afflue  dans  un  local  quelconque,  tendant  toujours  à  se  diri* 
ger  Yers  les  parties  supérieures  .du  local,  on  ne  changera 
rien  à  Tordre  naturel  du  phénomène  en  Ty  conduisant  im- 
médiatement par  des  canaux  convenables,  et  en  évitant  ainsi 
aux  hidividiis  le  désagrément  qu'ils  éprouvent  de  «e  trouver 
dans  un  semblable  courant. 

Dans  le  cas^  au  contraire,  où  Tair  afBuent  doit  être  frais,  il 
ne  convient  pas  davantage  de  le  faire  entrer  dans  les  salles 
par  le  sol  ou  en  des  points  rapprochés  des  personnes  qui  se 
trouvent  dans  le  local  à  ventiler.  Il  en  résulterait  d*abord, 
comme  au  Sénat,  ainsi  que  l'ont  signalé  plusieurs  auteurs, 
et  MM*  les  officiers  du  génie  militaire  dans  leurs  expérien- 
ces sur  la  ventilation  jdes  casernes,  des  courants  d'air  frais 
qui,  même  l'été,  venant  des  parties  inférieures  de  l'édifice, 
avec  une  température  notablement  plus  basse  que  celle  de 
rintérieur,  causeraient  une  sensation  très*désagréable. 

Aussi,  je  ne  saurais  admettre,  avec  M.  Péclet  ^,  que  la  meil- 
leure disposition  à  adopter  consiste,  par  exemple  pour  les 
amphithéâtres,  à  amener  l'air  au-dessous  de  l'amphithéâtre, 
à  le  distribuer  uniformément  par  un  très-grand  nombre 
d'orifices,  à  le  recueillir  au  sommet  de  la  salle  pour  le  con- 
duire à  une  cheminée  d'appel  parlant  des  combles,  etc. 

En  proposant  cette  disposition,  le  savant  physicien  ne  s'est 
pas  assez  préoccupé  du  désagrément  qu'occasionne  tout  cou- 
rant d'air  frais  ou  chaud,  arrivant  sur  les  organes  avec  une 
dlflérence  de  température  un  peu  notable  et  avec  une  vitesse 
de  0'",40  à  0'",5a  seulement.  Cet  effet  est  extrêmement  sensi- 
ble dans  la  salle  des  séances  de  l'Institut,  où  l'air  nouveau 
afflue,  en  partie  par  une  grille  et  par  des  orifices  placés  eu 
niveau  du  sol,  et  en  partie  par  des  colonnes  ouvertesà  2  mètres 


*  s*  édition  y  3*  Tolune,  page  152,  n*  2291. 
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OU  S'^.ao  au-dessus  du  sol.  L*air  vicié  étant  appelé  aussi 
en  partie  à  hauteur  du  sol  et  eu  partie  par  un  oriGce  d'é- 
vacuation situé  à  4  mètres  ou  4",50  au-dessus,  il  se  produit 
dans  la  longueur  de  la  salle  un  courant  d'air  qui  fait  incliner 
à  45*  environ  la  flamme  de  la  plupart  des  bougies,  ce  qui 
est  l'indice  d'une  vitesse  de  0",40  à  0",50  environ,  et  bien 
que  ce  courant  d*air  soit  toujours  à  une  température  voisine 
de  celle  de  la  salle  et  n'en  diffère  en  plus  ou  en  moins  que 
de  deux  à  trois  degrés,  il  rencontre  la  tète  de  presque  tous 
les  membres  de  l'Académie  et  leur  cause  une  sensation  fort 
peu  agréable.  Mais  ceux  d'entre  eux  qui  sont  placés  le  plus 
près  des  orifices  d'arrivée  à  hauteur  du  sol  sont  encore  plus 
particulièrement  gênés  par  le  courant  d'air,  dont  ils  ressen- 
tent l'impression  dans  les  reins  et  dans  les  membres  infé- 
rieurs. Nous  verrons  d'ailleurs  plus  loin  d'autres  exemples  • 
de  ces  inconvénients.  Si,  de  plus,  ainsi  que  cela  doit  avoir 
lieu  pour  utiliser  la  plus  grande  hauteur  possible  des  con- 
duits d'évacuation,  les  orifices  de  ces  conduits  sont  ouverts 
près  du  sol  ;  l'air  frais  qui  arrive  par  des  orifices  placés  au 
même  niveau,  comme  cela  est  pratiqué  à  Thdpital  Necker,  à 
l'asile  duYésinet  et  ailleurs,  se  dirige  presque  immédiatement 
vers  les  orifices  d'appel  sans  se  répandre  dans  les  salles,  et 
par  conséquent  sans  profit  pour  la  ventilation,  soit  au  point 
de  vue  de  l'admission  de  l'air  au  niveau,  soit  à  celui  de  l'ex- 
traction de  l'air  vicié. 

Sous  tous  les  rapports,  il  ne  semble  donc  pas  convenable 
de  faire  arriver  l'air  nouveau  par  des  orifices  placés  au  niveau 
du  sol,  même  quand  il  est  chaud  et  à  plus  forte  raison  lors- 
qu'il est  froid.  Tel  est  aussi,  comme  on  a  pu  le  voir  dans 
l'Introduction,  l'avis  de  tous  les  savants  ou  ingénieurs  an- 
glais qui  se  sont  occupés  de  la  question. 

Il  y  a  plus,  si,  comme  nous  l'a  montré  l'observation  du 
mouvement  des  ballons  remplis  de  gaz  hydrogène,  l'air 
chaud,  qui  arrive  par  les  poêles,  s'élève  avec  une  certaine  vi- 
tesse vers  le  plafond,  en  vertu  de  sa  légèreté  spécifique,  bien 
plutôt  que  par  l'effet  de  la  vitesse  avec  laquelle  il  débouche, 
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et  si  en  suite  cet  air,  après  avoir  circulé  et  remplacé  Tair 
vicié,  vient  gagner  à  son  tour  les  oriGces  d'évacuation  placés 
au  niveau  du  sol»  ce  qui  constitue  un  renouvellement  régulier 
de  Fair,  les  choses  ne  se  passent  pas  tout  à  fait  de  même  ou 
d'une  manière  aussi  complète  quand  les  poêles  cessant  d*ètre 
chauffés,  Tair  froid  qui  afflue  par  leurs  tuyaux  intérieurs  n'a 
plus  ni  la  même  vitesse  ni  la  même  densité  que  dans  le  cas 
précédent. 

La  différence  est  surtout  sensible  avec  les  appareils  de  ven- 
tilation par  appel.  Alors  une  partie  de  cet  air,  plus  froid  et 
par  conséquent  plus  lourd  que  celui  de  la  salle,  peut,  après 
avoir  perdu  sa  vitesse  verticale  d'arrivée  et  avant  de  s*étre 
échauffée,  s'abaisser  vers  le  sol  et  gagner  directement  les  ori- 
Gces d'appel  sans  produire  une  circulation  ou  un  renouvel- 
lement suffisant  de  l'air  ..Cet  effet  a  été  signalé  par  M.  Grassi, 
qui,  je  crois,  s'en  est  un  peu  exagéré  les  conséquences.  Je 
Tai  observé  moi-même,  sans  pouvoir  le  constater  par  aucune 
mesure,  en  juillet  (1861),  en  me  plaçant  entre  l'un  des 
poêles  du  pavillon  n""  3  de  l'hôpital  Lariboisière  et  l'un  des 
orifices  d'appel  correspondants.  L'air,  relativement  frais, 
qui  affluait  par  ces  poêles  dans  la  saUe  se  dirigeait  à  par- 
tir de  la  hauteur  de  1°',50  à  1",60  au-dessus  du  sol  vers  ces 
orifices  d'appel. 

^  C'est  donc  surtout  pour  la  ventilation  d'été  qu'il  convient 
de  tenir  compte  de  ces  circonstances,  mais  il  n'y  a  point  de 
difficulté  à  faire  affluer,  même  en  toute  saison ,  l'air  nou* 
veau,  chaud  ou  froid  assez  haut  dans  les  locaux  à  ventiler 
pour  qu'après  son  débouché  il  soit  toujours,  avant  de  ga- 
gner les  orifices  d'appel,  obligé  de  circuler  dans  toute  l'é- 
tendue du  local,  en  y  opérant  ainsi  un  véritable  et  complet 
renouvellement  de  l'air.  Ainsi,  par  exemple,  pour  la  ven- 
tilation de  nuit  pendant  l'été,  si,  comme  cela  doit  arriver 
dans  les  cas  où  la  ventilation  se  fait  par  aspiration,  le  vo- 
lume d'air  nouveau  affluent  la  nuit  par  les  poêles  seuls, 
qui  n'auraient  été  proportionnés  à  tort  que  pour  le  chauf- 
fage et  la  ventilation  d'hiver,  était  trouvé  insuffisant,  rien 
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ne  serait  plus  facile  qae  de  ménager  dans  les  trameaux 
des  conduits  d'introduction  de  Pair,  ayant  lear  oorertore 
extérieure  d'admission  à  hauteur  du  plancher  et  leur  ori- 
fice de  déhouché  dans  les  salles  près  du  plafond.  En  ayant 
^^  en  outre  l'attention  de  garnir  ces  orifi- 

-  ces  de  grillages  assez  grands ,  mais  à 

I  petites  mailles ,  ou  mieux  encore  en  les 

faisant   déboucher   dans  une  corniche 
creuse  n'offrant  à  sa  partie  supérieure 
d  i^^  qu'une  longue  ouverture  très-étroite,  on 

pourrait  introduire  la  nappe  d'air, af- 
fluente  sous  la  forme  de  filets  très-minces 
et  l'on  assurerait  ainsi,  sans  dépense, 
J  L.  la  rentrée  d'un  volume  d'air  aussi  grand 

I   jf  qu'on  le  voudrait. 

Cet  air,  débouchant  dans  toute  l'éten- 
due de  la  salle  par  des  orifices  très* 
étroits,  mais  d'un  grand  développement, 
s'abaisserait  graduellement  vers  les  ori- 
fices inférieurs  d'appel,  entraînant  avec 
lui  l'air  vicié,  léger  ou  lourd ,  qu'il  ren- 
contrerait dans  sa  marche. 
La  division  du  courant  d'air  affluent 
à  hauteur  du  plafond  en  lames  minces  et  étroites  est  indis- 
pensable pour  empêcher  son  arrivée  en  nappes  trop  consi- 
dérables dans  certaines  parties  des  appartements  et  surtout 
vers  les  cheminées  et  autres  orifices  d'appel.  Aussi  doit-on 
éviter  d'employer  une  disposition  analogue  à  celle  qui  est 
indiquée  (n*  2168)  pour  les  cheminées  par  M.  Péclet,  et 
qui  est  représentée  dans  la  figure  (26),  parce  que  l'arrivée 
d'air  extérieur  y  est  trop  voisin  de  la  cheminée. 

Une  cheminée  ainsi  aérée  existait  il  y  a  quelques  années 
dans  le  salon  de  la  direction  du  Conservatoire,  et,  quand 
on  était  devant  la  cheminée,  l'on  éprouvait  la  sensation  fort 
désagréable  d'un  courant  d'air  froid  venant  du  plafond  et 
se  dirigeant  vers  le  foyer.  Si  le  débouché  supérieur  de  Taîr 
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afDuent  avait  été  plus  étendu,  plus  étroit  et  surtout  plus  éloi- 
Ftg.2t.  gné  du  foyer,  l'inconvénient  aurait 

été  beaucoup  moins  sensible. 

On  a  vu  dans  l'Introduction  que 
la  Commission  anglaise  chargée  d'é- 
tudier les  moyens  d'améliorer  l'état 
des  casernes  a  adopté  une  dispo- 
sition analogue  à  celle  que  je  viens 
d'indiquer.  Elle  a  même  poussé  la 
précaution  plus  loin  en  ne  ména- 
geant les  orifices  d'accès  de  l'air 
qu'au-dessus  de  la  corniche,  en  des- 
sous du  plafond,  à  travers  des  trous 
percés  dans  des  plaques  de  zinc  qui 
recouvrent  cette  corniche  de  ma- 
nière que  l'air  afïlue  en  filets  min- 
ces dirigés  de  bas  en  haut  et  per- 
pendiculairement au  plafond,  contre 
lequel  ils  perdent  leur  vitesse. 

Les  Anglais  font  aussi  usage,  dans 
beaucoup  de  cas,  d'une  disposition 
analogue,  mais  moins  efficace,  et 
qui  consiste  dans  l'emploi  de  petites  persiennes  mobiles 
disposées  devant  des  orifices  d'accès  de  l'air  ménagés 
dans  la  partie  supérieure  et  simplement  pratiqués  dans  les 
murs. 

Ces  orifices,  de  même  que  ceux  qui  ont  été  adoptés  pour 
les  casernes  d'Angleterre,  peuvent  en  effet  fournir  de  l'air 
nouveau  en  quantité  suffisante  quand  l'appel  de  l'évacuation 
est  assez  énergique,  ainsi  que  cela  arrive  ordinairement  dans 
la  saison  froide,  où  l'on  a  recours  au  chauffage.  Mais  lorsque 
la  température  est  plus  douce,  l'appel  diminue,  l'air  intérieur 
des  salles  et  celui  des  cheminées  peut  devenir  aussi  et 
même  plus  froid  que  l'air  extérieur,  et  alors  les  mouvements 
d'entrée  et  d'évacuation  se  produisent  parfois  en  sens  con» 
traire. 


-^ 
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G*est  pour  mettre  obstacle  à  cette  inversion  que  je  crois 
utile  de  faire  arriver  l*air  aux  orifices  ménagés  près  du  pla- 
fond par  une  portion  de  conduit  vertical  d'une  certaine 
Fig.39.  hauteur.  Quand  on  ne  pourra  pas  le 

'I  pratiquer  dans  les  trumeaux,  on  se  con- 

— ^  tentera  de  l'ouvrir  dans  la  partie  exté- 
rieure du  bandeau  ou  de  la  plate-bande 
des  fenêtres,  ce  qui  permettra  d*en  mas- 
quer la  vue  de  l'extérieur. 

Un  dispositif,  du  genre  de  celui  que 
nous  avons  décrit  ci-dessus,  est  en  ce 
moment  en  cours  d'essai  dans  le  nouvel 
hôpital  militaire  de  Yincennes,  dont  les 
travaux  sont  confiés  à  M.  le  commandant 
du  génie  Benoît,  qui  a  bien  voulu  l'y 
appliquer  sur  ma  proposition. 
En  attendant  que  des  expériences  aient 
I  fait  connaître  le  résultats  obtenus  avec 

^^  ce  dispositif  dans  cet  hôpital,  je  puis 

citer  ceux  qui  ont  été  observés  sur  une  installation  analogue 
dans  un  local  dépendant  du  Conservatoire  des  arts  et  métiers 
en  janvier  1860. 

Deux  tuyaux  d'introduction,  présentant  ensemble  une  sec- 
tion de  0»"i,097  et  disposés  d'une  manière  analogue  à  ce  qui 
vient  d'être  indiqué,  ont  permis  de  faire  affluer,  dans  une 
salle  dont  la  température  était  de  23*,  jusqu'à  252  mèU-es 
cubes  d'air  frais,  à  6*  par  heure,  ce  qui  revient  à  près  de 
2600  mètres  cubes  d'air  introduit  par  heure  et  par  mètre 
carré  de  surface  de  passage. 

Or,  dans  des  pavillons  comme  ceux  de  l'hôpital  Lariboi- 
sière,  dont  les  salles  ont  39  mètres  de  long  et  par  conséquent 
78  mètres  de  murs  de  façade,  rien  ne  serait  plus  facile  que 
d'ouvrir  dans  tous  les  trumeaux  dès  conduits  de  O^'ydO  sur 
0"',20,  ofTrant  ensemble  1  mètre  carré  de  superficie  et  même 
plus,  et  si  Ton  obtenait  par  ces  conduits  l'introduction  de 
2600  mètres  cubes  d'air  par  heure  dans  chaque  salle  conte- 
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nant  32  lits,  ces  oriPices  seuls  fourniraient  -^ô~  =  ^^  mètres 

cubes  d'air  nouveau  par  heure  et  par  lit,  sans  aucune  dé- 
pense. 

Cette  introduction,  qui  ne  serait  due  qu*à  l'action  de  l'appel 
et  à  la  différence  des  températures  pourrait,  il  est  vrai,  varier 
beaucoup  selon  les  saisons;  mais  en  maintenant  à  l'appel 
en  tout  temps  la  même  énergie,  comme  on  verra  plus  loin 
que  cela  est  facile,  on  pourrait  cependant  la  régulariser 
suffisamment 

Quoi  qu'il  en  soit,  on  sent  qu'il  y  a  dans  le  dispositif  que 
nous  venons  d'indiquer  un  moyen  auxiliaire  qui,  d'après  les 
observations  faites  en  Angleterre  et  les  expériences  directes 
de  M.  le  commandant  Benoit,  peut  être  d'une  grande  utilité 
pour  la  ventilation  d'été. 

On  voit  donc  qu'il  est  possible  de  proportionner  les  ap- 
pareils de  ventilation  par  appel,  de  manière  à  obtenir,  pour 
ainsi  dire,  en  tout  temps,  non-seulement  l'évacuation,  mais 
encore  l'introduction  des  volumes  d'air  nécessaires,  et  que  si 
ceux  qui  existent  ne  satisfont  pas  à  cette  condition,  cela  ne 
tient  nullement  au  principe  sur  lequel  ils  sont  fondés,  mais 
simplement  à  un  défaut  de  proportions. 

60.  Insuffisance  des  proportions  adoptées  par  les  construc- 
teurs. —  A  ce  sujet,  nous  ferons  remarquer  qu'en  général  et 
même  l'hiver,  dans  les  appareils  de  ventilation  par  aspiration 
les  mieux  construits  jusqu'ici,  la  différence  de  température 
entre  l'air  extérieur  et  celui  qui  doit  affluer  dans  les  salles 
est  souvent  très-faible  et  toujours  notablement  inférieure  à 
celle  que  l'on  peut  établir  entre  l'air  qui  sort  de  la  cheminée 
générale  d'évacuation  et  l'air  extérieur.  Et  comme  la  vitesse 
d'écoulement  de  l'airest  proportionnelle  à  la  racine  carrée  de 
cette  différence  de  température,  il  s'ensuit,  comme  le  prouve 
du  reste  Tobservation,  que  les  vitesses  dUntroduclio.i  de 
Tair  dans  les  salles  sont  alors  très-inrérieures  aux  vitesses 
d'évacuation  par  les  cheminées  d'appel,  et  surtout  h  celles 

▼CNT.  I.  9 
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qui  s'établissent  dans  brchcminée  générale.  Ainsi,  à  rbôpital 
Laril>oisière,  dans  les  pavillons  Yentilés  par  aspiration  dans 
les  circonstances  favorables  où  nous  avons  opéré  pendant 
rhiver  de  1860,  la  vitesse  d'introduction  de  Tair  par  les 
poêles  dans  les  salles  étant  de  0",72  à  1",15  et  suffisante 
pour  assurer  l'arrivée  de  68*-*, 58  d'air  par  heure  et  par  lit, 
la  vitesse  dans  la  cheminée  générale  d'évacuation  était  de 
I-,24i  I-,39  •. 

Dans  une  autre  expérience  faite  le  2  août  1861,  à  quatre 
heures  et  demie  du  matin,  à  l'hôpital  Lariboisière,  au  pavil- 
lon n*  3,  ventilé  par  appel,  la  température  extérieure  au  rez- 
de-chauss'^e  était  de  18*,  celle  des  salies  était  de  25^,45,  et 
celle  de  la  cheminée  de  28  à  30*  seulement,  ce  qui  prove- 
nait de  négligence  de  la  part  du  chauffeur  et  de  l'absence 
d*un  contrôle  efficace.  Malgré  ce  faible  échauffement  de  la 
cheminée  d'appel,  la  vitesse  moyenne  y  était  de  0",771,  et 
le  volume  d'air  vicié  évacué  par  heure  de  6548  mètres  cubes 
ou  de  68"*«,2  par  lit  et  par  heure.  Mais  la  vitesse  d'arrivée 
de  l'air  par  les  poêles  n'était  que  de  0",393  en  T  sur  l'un 
des  poêles  observés;  sur  un  autre,  elle  était  insensible;  ce 
qui  devait  encore  tenir  à  l'abseDCC  de  surveillance  ou  d'en- 
tretien des  conduits. 

Si  donc  on  voulait  qu'il  arrivât  par  les  poêles  un  volume 
d'air  égal  à  celui  que  l'on  veut  extraire  par  les  cheminées,  il 
faudrait  que  les  sections  de  passage  par  chacune  de  ces  deux 
séries  de  conduits  fussent  en  raison  inverse  des  vitesses  que 
les  différences  de  température  peuvent  engendrer.  Ces  diffé- 
rences étan  très-variablesy  même  pendant  la  saison  du 
chauffage,  il  serait  indispensable  de  se  réserver  les  moyens 
de  faire  aussi  varier  les  passages  en  conséquence.  C'est  ce  que 
les  constructeurs  font  quelquefois  en  employant  des  veutelles, 
plus  ou  moins  mobiles,  qui ,  lorsqu'il  fait  froid  et  que  pur 
conséquent  la  vitesse  de  passage  est  plus  grande,  peuvent 


*  Voy.  chapitre  VI. 
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éUre  en  partie  fermées  pour  augmenter  réchauffement  de 
Tair,  et  que  Ton  ouvre,  au  contraire,  quand  le  temps  est  plus 
doux  pour  obtenir,  avec  une  moindre  vitesse,  à  peu  près  le 
même  volume  d*air«  « 

Mais  si  ces  variations  d'eSet  peuvent  être  praticables  pen- 
dant la  saison  du  chaufifage,  il  n'en  est  plus  de  même  l'élé, 
et  il  faut  pour  cette  saison  se  ménager  d'autres  orifices  d'ad- 
mission de  l'air. 

II  convient  d'ailleurs  de  dire  que  ce  n'est  pas  par  défaut  de 
réflexion  ou  de  connaissance  des  circonstances  qu'on  vient 
de  signaler  que  les  constructeurs  ont  adopté  des  proportions 
qui  ne  permettent  pas  l'arrivée  par  les  poêles  d*un  volume 
d'air  égal  à  celui  qui  est  évacué.  Leurs  observations  les 
avaient  amenés  à  constater  ce  fait  général  d'expérience  que 
dans  le  système  de  l'appel,  avec  les  proportions  qu'ils  avaient 
adoptées,  le  volume  d'air  admis  par  les  poêles,  était  moyen- 
nement les  deux  tiers,  et  parfois  seulement  la  moitié  de 
celui  de  l'air  extrait  des  salles,  et  comme  on  ne  leur  de*- 
mandait  que  d'extraire  un  volume  correspondant  à  60  mètres 
cubes  par  heure  et  par  lit,  ils  se  contentaient  d'assurer  la 
température  voulue  et  en  temps  ordinaire  l'admission  de 
40  à  50  mètres  cubes  d'air  nouveau,  certains  alors  de  satis- 
faire à  ce  qui  leur  était  demandé  pour  l'extraction. 

67.  Inconvénients  des  prises  (f  air  communes  à  plusieurs  étages. 
Dispositions  à  prendre.  —  Lorsque  plusieurs  étages  superpo- 
sés, ou  même  plusieurs  salles  à  un  même  étage,  doivent  être 
alimentés  d'air  par  un  conduit  unique,  il  importe  de  diviser 
ce  conduit  par  des  languettes  en  autant  de  conduits  partiels 
qu'il  y  a  de  locaux  ou  d'étages.  Sans  cela,  il  peut  arriver 
fréquemment  que,  par  suite  d'inégalités  permanentes  ou  acci- 
dentelles de  l'appel,  la  répartition  de  l'air  se  fasse  d'une 
manière  toute  différente  de  celle  que  l'on  se  propose  d'ob- 
tenir. 

Un  exemple  remarquable  de  l'utilité  de  la  division  en 
plusieurs  conduits  des  cheminées  qui  doivent  recevoir  ou 
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débiter  de  Fair  par  des  ouvertures  distinctes,  surtout  quand 
ces  ouvertures  sont  placées  à  des  hauteurs  différentes ,  a 
été  fourni  par  la  répartition  de  l'air  aux  divers  étages  d'un 
biliment  de  Thâpital  militaire  de  Yincennes  ventilé  dans  le 
système  d'appel  par  en  bas. 

Dans  ce  pavillon,  l'air  nouveau  s'élève  par  aspiration  dans 
des  cheminées  ou  gaines  verticales  ménagées  dans  les  murs 
de  refend,  et  qui  en  laissent  à  chaque  étage  pénétrer  une 
partie  dans  des  carneaux  horizontaux  ménagés  sous  les 
planchers. 

Ces  cheminées  n'étaient  pas  suffisamment  subdivisées  par 
des  languettes,  et  la  répartition  de  l'air  ne  se  faisait  que  par 
l'appel  exercé  de  l'intérieur  des  salles;  aussi  présentait-t-elle 
les  plus  grandes  différences  d'un  étage  à  l'autre.  Ainsi, 
d'après  des  expériences  faites  en  avril  1860,  le  volume  d*air 
qui  arrivait  par  heure  et  par  lit  était  : 

Au  !•'  étage 14-« 

Au  2*  étage 219 

Aux  combles 165. 

Si  ces  cheminées  avaient  été  subdivisées  en  autant  de  ca- 
naux distincts  qu'il  y  a  d'étages ,  et  si  chacun  de  ces  ca- 
naux avait  été  muni  dans  le  bas  d'un  registre  ou  d'une  vén- 
ielle particulière,  il  eût  été  facile  d'en  r^ler  le  débit  d'une 
manière  convenable.  —  Depuis  l'on  a  disposé  des  registres 
qui  répartissent  l'air  plus  également,  mais  en  occasionnant 
des  pertes  de  vitesse,  par  suite  des  rétrécissements  qu'ils 
produisent  dans  les  passages. 

08.  Conséquences  de  ce  qui  précède.  —  Il  résulte  de  ce  qui 
précède  que  les  moyens  de  faire  entrer  dans  les  locaux  à  ven- 
tiler les  quantités  d'air  jugées  nécessaires  par  le  seul  emploi 
des  ressources  que  nous  fournissent  la  nature  et  les  lois 
auxquelles  elle  a  soumis  les  mouvements  des  fluides  sont 
nombreux  et  d'une  application  aussi  simple  qu'assurée.  Il  u*7 
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a  de  limites  à  leurs  effets  que  celles  que  l'économie  et  les 
besoins  peuvent  indiquer. 

69,  De  C utilité  dîs  chambres  de  mélange  de  Vair.  —  Mais  s'il 
est  assez  facile  d'assurer  l'entrée  de  l'air  nouveau  en  volume 
suffisant,  et  même  à  une  vitesse  qui  ne  soit  pas  gênante,  il 
n'en  est  pas  de  même  quant  au  règlement  de  la  tempéra- 
ture à  laquelle  il  doit  affluer,  selon  les  saisons. 

L'été  il  est  assez  difficile  de  se  procurer  de  l'air  relative- 
ment frais,  et  les  prises  d'air  en  communication  avec  des  ca- 
ves ou  des  galeries  souterraines  ne  sont  pas  toujours  sans 
inconvénients;  mais  c'est  surtout  l'hiver  que  les  variations 
fréquentes  et  considérables  de  température  exigent  des  dis- 
positions particulières. 

S'il  est  vrai  que  l'air  froid  arrivant  par  des  orifices  assez 
nombreux,  avec  une  faible  vitesse,  vers  ou  à  travers  le  pla- 
fond d'une  salle  ventilée  à  la  partie  inférieure  par  aspiration 
tende  à  descendre  assez  lentement  vers  les  orifices  d'appel, 
il  peut  arriver  cependant  que  ce  courant  descendant  d'air 
froid  soit  fort  désagréable.  C'est  ce  qui  a  lieu  malheureuse- 
ment presque  toujours  dans  les  amphithéâtres,  tels  qu'ils 
sont  aujourd'hui  disposés,  ainsi  que  je  le  dirai  en  parlant  de 
ces  locaux. 

Si ,  pour  diminuer  l'inconvénient ,  on  restreignait  les 
orifices  d'arrivée  de  l'air,  sans  diminuer  l'énergie  de  l'ap- 
pel, la  vitesse  d'entrée  augmenterait  et  le  désagrément  se- 
rait encore  plus  grand  pour  la  partie  du  public  la  plus 
voisine  de  ces  orifices.  C'est  l'effet  que  produisent  les 
ouvertures  beaucoup  trop  restreintes  de  certains  amphi- 
théâtres ,  de  la  salle  des  séances  de  l'Institut ,  des  salons 
de  l'Hôtel  de  Ville,  et  presque  tous  les  couloirs  des  théâ- 
tres, etc.,  etc. 

Il  faut  donc  à  la  fois  offrir  à  l'air  de  grandes  superficies 
de  passage  et  en  même  temps  se  ménager  des  moyens  de 
modérer,  de  régler  la  température  de  cet  air  affluent,  de 
manière  que  la  différence  de  sa  température  et  de  celle  de 
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la  salle  qu'il  doit  régler  ne  soit  pas  assez  sensible  ponr 
gêner. 

Le  moy^nle  plus  sûr,  c'est  de  mêler  cet  air  nouveau  etTair 
chaud  avant  leur  arrivée  dans  la  salle,  en  les  introduisant 
dans  une  chambre  de  mélange  assez  spacieuse  et  munie 
d'appareils  convenables  pour  proportionner  le  mélange  se- 
ion  les  températures.  C'est  le  dispositif  qui  a  été  adopté  dans 
la  rédaction  du  programme  des  projets  de  chauffage  et  de 
ventilation  des  nouveaux  théâtres  de  la  place  du  Cbâtelet,  et 
que  nous  venons  d'appliquer  avec  succès  au  petit  amphi- 
théâtre du  Conservatoire  des  arts  et  métiers. 

L'usage  de  ces  chambres  de  mélange  d*air,  qui  doivent 
d'ailleurs  élre  spacieuses,  s'applique  à  tous  les  modes  de 
chauffage  de  l'air,  mais  plus  spécialement  à  l'emploi  des  ca- 
lorirëres  à  air  chaud,  dont  il  diminuerait  beaucoup  les  incon- 
vénients, en  donnant  la  facilité  de  régler  la  température  de 
l'air  affluent,  tout  en  n'employant  que  des  appareils  de  pro- 
portions modérées.  Il  est  clair  d'ailleurs  que  ces  chambres 
devront  être  disposées  de  manière  que  l'air  froid,  directe- 
ment appelé  de  l'extérieur,  et  l'air  chaud  fourni  par  le  calo- 
rifère, soient  obligés  par  des  chicanes  convenablement  dis- 
posées de  ne  sortir  qu'après  un  mélange  complet  qui  assure 
l'uniformité  de  température,  et  que  des  registres  ou  vénielles 
d'une  manœuvre  facile  seront  établis  en  des  points  d'un  ac- 
cès commode  pour  permettre  de  varier  les  aires  des  passages 
selon  les  besoins. 

70.  De  la  ttmpèrature  convenable  aux  lievx  habités.  —  Des 
observations  récentes  et  déjà  assez  multipliées  m'ont  amené 
à  reconnaître  que  la  température  convenable  soit  pour  les 
appartements  particuliers,  soit  pour  les  lieux  de  réunion,  dé- 
pend de  plusieurs  circonstances  très-diverses,  dont  il  est  né- 
cessaire de  tenir  compte. 

En  première  ligne  est  le  tempérament  des  individus  qui, 
selon  qu'ils  sont  plus  ou  moins  sanguins,  exigent  des  tem- 
péiiatures  plus  basses  ou  plus  élevées.  Mais  cette  circonstance 
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ne  peut  être  prise  en  considération  que  pour  les  apparte-* 
ments  privés,  attendu  que  pour  les  lieux  de  réunion  Ton  ne 
peut  se  régler  que  sur  des  données  moyennes. 

Le  mode  de  chauffage  adopté  et  les  conséquences  qui  eii 
résultent  pour  la  ventilation  ont  une  influence  beaucoup 
plus  considérable.  Ainsi,  dans  un  appartement  chauffé  par 
une  cheminée  qui  produit  un  renouvellement  d'air  d'autant 
plus  grand  que  le  feu  est  plus  actif,  on  peut  supporter  sans 
en  être  incommodé,  et  il  convient  d'entretenir  une  tempéra- 
ture notablement  plus  élevée  que  dans  des  pièces  chauffées 
par  des  poêles  ou  par  des  calorifères,  de  quelque  genre  qu'ils 
soient,  s'ils  ne  sont  pas  accompagnés  d'appareils  de  ventila- 
tion. Lorsqu'au  contraire  à  ces  derniers  appareils  sont  joints 
des  moyens  énergiques  d'extraction  et  de  renouvellement 
d'air,  il  convient  de  maintenir  une  température  plus  élevée. 
On  supporte  alors  facilement  et  l'on  trouve  même  généra-* 
Icment  agréables  des  températures  de  20  à  2â^. 

71.  Disposition  à  employer  pour  le  mélange  de  Vair  chaud 
et  de  Vair  froid.  —  A  ce  sujet  je  crois  utile  d'indiquer  une 
disposition  très-simple  qui  assure  à  peu  près  complètement 
le  mélange  de  l'air  chaud  ei  de  l'air  froid  dans  les  chambres 
et  surtout  dans  les  conduits.  Il  consiste  à  obliger  l'air  chaud 
à  aHluer  à  peu  près  parallèlement  au  courant  d'air  froid  au 
moyen  de  languettes  en  métal  ou  en  maçonnerie,  en  ayant 
soin  que  celui  de  l'air  chaud  soit  en  dessous  jusqu'à  l'eitré- 
mité  de  ces  languettes.  Plus  loin,  l'air  chaud,  plus  léger,  se 
mêlera  nécessairement  à  l'air  froid  en  s'élevanf,  et  le  courant 
commun  aura  une  température  moyenne,  que  l'on  pourra 
d'ailleurs  faire  varier  en. proportionnant  selon  les  besoins 
les  volumes  affluents  d'air  chaud  ou  d'air  froid  à  l'aide  de 
registres  faciles  à  manœuvrer. 

Ce  dispositif,  appliqué  au  Conservatoire  des  arts  et  métiers, 
y  a  fort  bien  réussi. 

72.  Disposition  adoptée  pour  les  chambres  de  casernes  en  An^ 
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gUterre.  —  Si  rétablissement  de  chambres  de  mélange  de 
l'air  froid  et  de  l'air  chaud  est  praticable,  lorsqu'il  s'agit  d'an 
système  complet  de  chauffage  et  de  Ycnlilation  pour  de  grands 
édifices  ou  des  salies  d'assemblées  nombreuses,  il  serait  sou- 
Tent  à  peu  près  inapplicable,  ou  du  moins  d'une  installation 
difficile  et  dispendieuse,  pour  des  bftiiments  composés  de 
pièces  séparées,  occopés  par  un  petit  nombre  d'hommes, 
telles  que  des  chambres  de  caserne. 

La  commission  anglaise,  dont  j'ai  analysé  le  remarquable 
rapport,  a  adopté  pour  modérer  la  température  moyenne 
des  chambres  de  caserne,  une  autre  disposition  d'un  effet 
peut-être  moins  certain ,  mais  d'une  installation  plus  éco- 
nomique. 

En  arrière  de  la  cheminée  à  feu  nu,  dont  il  ne  parait  pas 
possible  en  Angleterre  de  supprimer  l'usage,  elle  a  fait  éta- 
blir, comme  on  l'a  vu  au  n""  39  de  l'Introduction,  une  sorte  de 
petite  chambre  dans  laquelle  une  certaine  quantité  d'air  ap- 
pelé de  l'extérieur  vient  s'échauffer,  et  d'où  il  passe  dans  un 
conduit  qui  l'amène  vers  le  plafond.  Chaque  chambre  est 
ainsi  alimentée  d'air  neuf  pendant  l'hiver  :  l<*  par  deux 
orifices  d'air  froid  venant  directement  de  l'extérieur;  î^par 
un  oriGce  fournissant  de  Tair  chaud  passant  derrière  le 
foyer.  Ces  arfluences  d'air  à  des  températures  différentes  ar- 
rivant au  plafond,  se  mélent-elles  assez  exactement  en  se 
dirigeant  vers  la  cheminée  et  en  se  répandant  dans  les 
chambres  pour  que  les  hommes  n'éprouvent  nulle  part  des 
courants  désagréables?  Je  ne  le  sais  et  n'oserais  l'assurer.  Ce- 
pendant les  mouvements  d'involution  qui  se  produisent  dans 
des  cas  pareils  peuvent  peut-être  jusqu'à  un  certain  point 
atténuer  au  moins  d'une  manière  suffisante  l'effet  des  cou- 
rants d'air.  Quoi  qu'il  en  soit,  celte  disposition  simple  dans 
laquelle  on  peut  d'ailleurs  modérer  et  restreindre  selon  les 
circonstances  les  orifices  d'admission,  mérite  d'être  essayée. 
II  me  semblerait  cependant  préférable  de  réunir,  comme  je 
l'ai  indiqué  plus  haut,  les  deux  volumes  d'air  en  un  seul 
courant  dont  on  assurerait  le  mélange. 
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75.  Prise  (Pair  nouveau  à  la  hauteur  convenable.  —  Il  con- 
vient de  faire  remarquer  que  c'est  fort  à  tort  que  Ton  a 
attribué  aux  seuls  appareils  mécaniques  la  faculté  de  pren- 
dre Tair  nouveau  à  faire  parvenir  dans  les  salles  que  Ton 
veut  ventiler,  à  des  hauteurs  plus  ou  moins  grandes  dans 
Tatmosphère.  Le  raisonnement  élémentaire  à  l'aide  duquel 
on  met  en  évidence  l'influence  de  la  hauteur  des  cheminées 
sur  le  tirage  qu'elles  peuvent  exercer,  aurait  dû  préserver 
des  ingénieurs  habiles  et  un  auteur  versé  dans  la  matière 
comme  M.  Péclet,  de  cette  exagération  *,  car  ce  raisonne- 
ment prouve  immédiatement  que  ce  tirage  même  suffit  pour 
faire  descendre  l'air  vers  les  points  où  il  est  appelé. 

Aussi  dans  les  expériences  que  nous  avons  publiées  dans 
le  quatrième  numéro  des  Annales  du  Conservatoire  des  arts 
et  métiers^  avons-nous  constaté  qu'à  l'hôpital  Lariboisière, 
ainsi  qu'à  l'hospice  du  Yésinet,  l'air  nouveau  destiné  aux 
salles  descendait  par  les  cheminées  d'alimentation,  à  très- 
peu  près  aussi  bien  quand  le  ventilateur  était  arrêté  et  que 
l'action  seule  de  l'aspiration  déterminait  son  mouvement, 
que  quand  l'appareil  mécanique  fonctionnait. 

Il  y  a  plus,  c'est  que  dans  le  système  de  l'aspiration,  les 
dispositions  à  prendre  pour  faire  arriver  à  l'intérieur  l'air 
pris  à  telle  hauteur  que  l'on  voudra,  sont  beaucoup  plus 
simples,  plus  sûres,  quant  à  la  pureté,  et  plus  économiques 
que  dans  tout  autre. 

En  effet,  dans  le  système  de  l'insufflation  mécanique  on 
fait  descendre  l'air  nouveau,  pris  à  une  certaine  hauteur 
dans  l'atmosphère,  vers  les  parties  inférieures  des  bâtiments, 
où  se  trouvent  placés  les  ventilateurs.  Arrivé  dans  les  cham- 
bres plus  ou  moins  propres  et  salubres,  près  ou  dans  l'inté- 
rieur desquelles  ces  appareils  sont  installés ,  avec  leurs 
machines  motrices  et  qui  communiquent  au  moins  acciden- 
teliementy  quoi  qu'on  fasse,  avec  les  caves  voisines,  cet  air, 
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qui  s*est  mélangé  dans  des  proportions  parfois  considérables 
avec  de  Tair  venu  de  ces  caves,  passe  par  les  ventilateurs, 
parleurs  conduits  souvent  très-longs  et  très-compliqués,  et 
parvient  dans  les  salles  à  ventiler,  après  avoir  éprouvé  des 
pertes  de  force  vive  ou  de  travail  moteur  considérables  et 
presque  toujours  après  s*èlre  échauffé  de  plusieurs  degrés, 
comme  nous  le  ferons  voir  tout  à  Theure.  A  l'inverse,  dans 
le  système  de  l'aspiration,  l'air  nouveau  peut  arriver  direc- 
tement non«<seulement  à  chaque  étage,  mais  même  à  chaque 
poêle,  à  chaque  orifice  d'introduction,  en  parcourant  seule- 
ment la  demi -largeur  des  salles  ou  à  peu  près,  ou  dans  d'au- 
tres dispositions  leur  hauteur.  Si  l'on  tient  à  puiser  l'air  dans 
l'atmosphère  à  une  certaine  hauteur  au-dessus  du  sol,  il  suf- 
fit, pour  le  rez-de*chaussée,  de  mettre  rorifice  donné  en 
communication  avec  un  tuyau  vertical  qu'il  convient  d'isoler 
des  murs,  et  de  mettre  autant  que  possible  à  l'abri  de  l'ac- 
tion solaire.  Pour  le  premier  étage  on  pourrait  faire  de 
même,  quoique  cela  semble  déj&  inutile;  et  quant  au  second 
étage,  desouvertures  directesdonnerontlasolution  demandée. 

74.  Exemples  de  prises  (Pair  supérieures  par  voie  d'appel.  — 
Le  système  de  ventilation  adopté  pour  l'hôpital  de  Guy,  à 
ILondres,  dont  j'ai,  dans  l'Introduction,  fait  connaître  lés  dis* 
positions  générales  ainsi  que  les  résultats,  offre  un  exemple 
remarquable  d'une  prise  d'air  faite  par  une  tour  ou  chemi«* 
née  spéciale,  à  29  mètres  de  hauteur  au-dessus  du  sol,  par 
le  seul  effet  de  l'appel  produit  au  moyen  d'un  appareil  de 
chauffage  à  l'eau  chaude. 

Mais  on  sait  aussi  que,  depuis  longues  années,  de  vastes 
exploitations  houillères  sont  ventilées  au  moyen  d'une  intro* 
duction  d'air  extérieur  qui,  par  l'action  de  l'appel  exercé  par 
un  foyer  établi  près  du  fond  de  la  mine,  descend  par  un 
puits  à  de  grandes  profondeurs,  parcourt  d'immenses  et  si« 
nueuses  galeries,  et  ressort  par  un  autre  puits,  chargé  des 
gaz  délétères.  Nous  citerons  ici  quelques  applications  par- 
ticulières de  ce  système. 
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76.  Extraits  du  mémoire  de  M.  Glépin^  ingénieur  civil,  sur 
les  mines  du  grand  Homu  {département  du  Nord).  —  Puits 
n*"  10.  —  <  Le  courant  d*air  extérieur,  après  ôtre  descendu 
jusqu'à  la  profondeur  de  180  mètres  par  le  puits  aux  échelles 
attenant  au  puits  d'extraction,  se  divise  en  deux  branches.  La 
première,  à  celte  profondeur,  parcourt  environ  300  mètres 
de  galeries  étroites  et  irrégulières  et  vient  déboucher  par  la 
fosse  des  échelles  jusqu'à  la  profondeur  de  193  mètres.  La 
seconde  branche  continue  à  descendre  aussi  par  la  fosse 
aux  échelles  jusqu'à  la  profondeur  de  193  mètres,  circule 
dans  plusieurs  galeries,  irrégulières  et  éboulées  en  partie, 
présentant  un  développement  total  de  270  mètres,  et  vient 
ensuite  également  déboucher  dans  le  puits  d'extraction,  à  la 
profondeur  de  196  mètres.  Enfin  un  second  courant,  des- 
cendu par  le  puits  n*  9  jusqu'à  la  profondeur  de  250  mètres, 
vient  aussi  déboucher  dans  le  puits  n*  10,  à  la  profondeur 
de  196  mètres,  après  avoir  parcouru  environ  620  mètres  de 
galeries  irrégulières  et  éboulées.  » 

Ainsi,  dans  cette  partie  des  travaux,  l'air,  par  le  seul  effet 
de  l'appel  que  produit  un  foyer  placé  à  196  mètres  de  pro- 
fondeur, descend  par  un  puits,  circule  dans  des  galeries  plus 
ou  moins  tortueuses,  irrégulières  et  obstruées,  sur  des  lon- 
gueurs 'de  300  mètres,  de  270  mètres  et  de  620  mètres,  arrive 
à  des  profondeurs  de  250  mètres,  et  remplace  l'air  vicié  dont 
le  foyer  détermine  l'ascension. 

A  la  fosse  n*  3  du  grand  Buisson,  à  Homu,  un  foyer  ana- 
logue au  précédent  ne  produit  qu'une  élévation  de  tempéra- 
ture moyenne  de  14%5  entre  l'air  qui  est  évacué  et  celui  qui 
vient  des  galeries  inférieures,  et  le  volume  d'air  évacué  en  l" 
est  de  6— %484  par  le  puits  dont  la  section  est  de  15"  %2k, 
ce  qui  correspond  à  une  vitesse  moyenne  de  0"»,432  en  T. 

Le  4  février  1842,  la  température  de  l'air  extérieur  étant 
de  2*  et  celle  de  l'air  extrait  de  30^  on  a  observé  les  résultats 
précédents  et  la  formule  théorique''  qui  donne  la  vitesse  qui 

•  Voy.  aa  chapitre  rv. 
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étant,  comme  oo  le  Terra  pins  loin. 


V       1+aT 


cllcdonne.eny tiismt  i=30\T=2^,  2^=l9-,62, 
a =0,003665 ,  H=  1 84  mètres 

U=19-,40. 

L'obsenration  n'ayant  donné  que  U= 0^,433,  on  voit  que 
les  pertes  de  force  Tiire  et  les  résistances  passives  dans  ces 
travanx  réduisent  la  Tîtesse  que  produirait  la  chaleur  com- 
muniquée i  l'air  i  |^  environ. 

Mais  il  (aut  remarquer  que  sur  les  3(f  de  chaleur  de  Tair 
évacoé  15*,5  lui  sont  communiqués  par  la  chaleur  du  sol 
intérieur»  puisque  cet  air,  entré  à  S*,  arrive  sous  le  foyer  à 
15\5.  Celui-ci  n'élève  donc  la  température  de  Tair  que  de  I4%5 
en  l'amenant  de  15\5  à  30^. 

Il  n'est  pas  inutile  aussi  d'observer  que  l'air  extérieur  des- 
cendant dans  le  puits  avait  un  volume  correspondant  à  la 
température  de  V,  égal  à 

et  que  ce  puits  de  184  mètres  de  profondeur  n'avait  que 
5  mètres  carrés  de  section,  ce  qui  correspond  à  une  vitesse 
de  1",18  par  seconde. 

Ces  exemples  d'une  ventilation  directe  et  immédiate  des 
mines,  par  l'action  seule  de  la  chaleur  développée  par  le  com- 
bustible, nous  permettent  d'apprécier  approximativement 
l'effet  utile  du  combustible  employé  ainsi  à  la  fosse  n^"  3. 

76.  Utilisation  de  la  chaleur  dans  ces  mines.  —  La  consom- 
mation de  charbon  pour  la  ventilation  par  appel,  dans 
laquelle  le  coui*ant  se  bifurquait  et  parcourait  des  galeries 
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rétrécies  à  l"-«,44  de  section,  el  parfois  très-irrégulières,  de 
1300  à  1400  mètres  de  développement,  était  de  700  kil.  de 
houille  par  84  heures,  ou  de  29^**,  16  par  heure.  Le  volume 
d*air  évacué  étant  de  23346  mètres  cubes  et  ayant  reçu  du 
foyer  un  accroissement  de  température  de  14^5,  le  nombre 
d*unités  de  chaleur  qui  lui  a  été  communiqué,  abstraction 
faite  de  la  perte  par  les  parois  de  ce  puits,  a  été  égal  à 

23346— X  1^^169X  14«,5X0,237=93258  calories. 

Par  conséquent,  le  nombre  de  calories  utilisées  par  kilo- 
gramme de  charbon  brûlé  a  été  dans  ce  cas  égal  à 

55-pg=3219  calories. 

A  la  fosse  n^  2  du  grand  Buisson,  le  volume  d'air  extrait  par 
seconde  est  de  5"'%32,  ou  19152  mètres  cubes  par  heure,  à 
33^  L*air  intérieur  étant  à  13^25y  l'augmentation  de  tem- 
pérature est  de  19^75,  et  le  nombre  de  calories  transmises 
à  cet  air  est 

19152««X1'",157X19«,75X0,237=103769. 

La  consommation  de  charbon  est  de  560  kil.  par  24  heures, 
ou  23^,33  par  heure  ;  pour  chaque  kilogramme  de  charbon 
brûlé,  on  a  donc  utilisé 

103769      ,,,^      ,     . 
L23;33-=^^^^  ^^^™'- 

Les  deux  exemples  que  nous  venons  de  citer  sont  relatifs 
à  des  puits  secs,  ce  qui  diminue  beaucoup  le  refroidisse- 
ment éprouvé  par  l'air  évacué  dans  sa  longue  circulation , 
et  Ton  voit  que,  dans  ces  circonstances,  on  utilise  plus  de  la 
moitié  de  la  quantité  de  chaleur  développée  par  la  houille 
brûlée. 

Je  ferai  voû*  plus  loin  que  pour  des  cheminées  ordinaires 
l'utilisation  directe  de  la  chaleur  est  bien  plus  considérable. 

Ces  exemples  reiflarquables  suffisent,  sans  doute,  pour 
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mettre  en  évidence  la  puissance  de  Taspindion,  pour  bire 
arriver  l'air  nouveau  aux  points  où  il  est  nécessaire,  en  le 
fusant  descendre  de  très-grandes  hauteurs,  et  montrent  que, 
pour  produire  de  semblables  effets,  il  n*est  nullement  né- 
cessaire de  recourir  à  des  appareils  mécaniques. 


77.  Température  de  iair  à  différentes  hauteurs.  —  On  a 
singulièrement  exagéré  d'ailleurs  les  avantages  que  Ton 
attribue  à  la  prise  de  1  air  nouveau  à  une  certaine  hauteur 
au-dessus  du  s<ri,  et,  outre  celui  d'être  exempt  des  éma- 
nations qui,  dans  les  lieux  habités,  et  en  particulier  dans  les 
hôpitaux,  peuvent  se  produire  à  Ja  surface  du  sol  et  dans  les 
caves,  on  a  admis  qu'à  15  ou  20  mètres  au-dessus  du  sol 
l'air  était  non-seulement  plus  pur,  mais  plus  frais. 

M.  Péclet  *  s'exprime  en  effet  dans  les  termes  suivants: 
<  Il  me  reste  à  mentionner  un  autre  avantage  de  l'idée  de 
prendre  l'air  à  une  grande  hauteur  dans  l'atmosphère  :  c'est 
d'obtenir  pendant  les  chaleurs  de  l'air  de  ventilation  à  une 
température  sensiblement  inférieure  à  celle  des  salles  à 
assainir,  à  celle  des  cours  ou  des  locaux  qui  les  environnent.  » 
Et,  plus  loin,  il  ajoute  :  «  On  a  observé,  à  Lariboisière,  qu'en 
été  la  différence  de  température  entre  l'air  pris  au  clocher 
et  celle  de  l'air  ambiant  à  l'ombre  était  d'au  moins  4*;  qu'à 
de  certains  moments,  elle  a  dépassé  notablement  ce  dernier 
chiffre  ;  enGn,  que  la  température  des  saUes  ventilées  par 
insufQation  était  inrérieure  en  été  d'à  peu  près  un  même 
nombre  de  degrés  à  celle  des  autres  salles  qui  étaient  ven- 
tilées par  appel,  etc.  » 

On  se  demande'  comment  un  physicien  aussi  instruit  que 
M.  Péclet  a  pu  admettre  de  pareilles  assertions,  contraires 
à  ce  que  savent  tous  ceux  qui  se  sont  occupés  de  météoro- 
logie. 

M.  BecquereP%  dans  une  communication  toute  récente 


*  Traité  de  la  chaleur,  Z*  édition,  livre  XV,  n*  2536,  page  275. 
"**  Séance  da  16  février  1SS2  à  rAcadémie  des  sciences. 
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sur  cette  question  qui  intéresse  à  un  haut  degré  ragriculture, 
s'exprime  en  eflet  dans  ces  termes  : 

«  On  sait  depuis  longtemps  qu'en  s'élevant  au-dessus  du 
sol,  la  température  de  l'air  diminue  suivant  une  loi  qui  varie 
avec  la  Jatitude  et  diverses  circonstances  locales.  On  admet 
en  moyenne  un  abaissement  de  l^  par  180  mètres. 

<  Cette  diminution  ne  se  manifeste  toutefois  qu*à  utie  cer- 
taine hauteur  ;  car  lorsque  le  ciel  est  clair,  pendant  la  nuit 
et  même  quelquefois  dans  le  jour,  on  observe  un  accroisse- 
ment de  température  jusqu*à  une  certaine  hauteur. 

<  Cet  accroissement  est  signalé  depuis  plus  de  soixante  ans 
par  des  observateurs  habiles,  sans  que  les  météorologistes 
l'aient  pris  en  considération  dans  les  observations  relatives  à 
la  température  moyenne  de  Fair  à  très-peu  de  distance  au- 
dessus  du  sol.  > 

Outre  qu*il  est  facile,  comme  je  l'ai  indiqué  plus  haut,  de 
se  mettre  à  l'abri  des  émanations  venant  du  sol,  ce  que  Ton 
a  fait  dans  plusieurs  hôpitaux,  il  n*est  donc  pas  exact  de  dire 
qu'à  15  ou  20  mètres  au-dessus  du  sol  la  température  soit 
toujours  plus  basse  qu'à  la  surface,  même  en  été.  Gela  peut 
arriver  à  certains  moments  de  la  journée  et  pour  certaines 
expositions,  mais  cela  n'est  pas  Télat  normal. 

78.  Expériences  de  M.  Becquerel.  -^  Mon  savant  confrère 
M.  Becquerel  a  bien  voulu,  pour  éclairer  celte  question,  me 
remettre  une  note  que  je  ne  puis  mieux  faire  que  de  trans- 
crire littéralement. 

.  «  De  nombreuses  oliservations  ont  montré  que,  dans  la 
zone  tempérée,  depuis  le  sol  jusqu'à  2900  mètres  de 
hauteur,  il  y  a  un  abaissement  de  température  d'un  degré 
pour  150  à  170  mètres  d'élévation.  Cette  hauteur  varie  avec 
la  saison,  l'heure  de  la  journée,  le  vent  régnant,  etc.,  etc. 
La  variation  diurne  n'est  pas  la  même  dans  les  plaines  et 
dans. les  montagnes.  Il  résulte  des  observations  de  M.  Bra- 
vais, faites  à  Milan,  à  Genève,  à  Zurich  et  au  sommet  dû 
Fawlhorn,  qu'en  moyenne  la  hauteur  pour  le  décroissement 
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d'un  degré  varie,  dans  les  24  heures,  de    139  mètres  à 
200  mètres  *.  >  Mais  il  en  est  autrement  près  du  sol. 

M.  Becquerel,  dans  ses  recherches  récentes  avec  le  thermo- 
mètre électrique,  qui  donne  des  résultats  très-exacts,  a  ob- 
tenu ceux  qui  suivent  : 


MOIS  DE  1860-1861. 


Juin,  —  Juillet,  — 
Août, 

Septembre,  —  Oclo- 
bre ,  —  Novembre 

Décembre ,  —  Janvier, 
—  Février 

Ifoyenne 


TEMPÉRATURE  MOYENNE 


aa  nord,  à  Tabri 

deU 

radiation  solaire, 

à  !■  aa  dessus 

du  sol. 


17M1 

11  14 

3  26 


10»  07 


der«ir,àitf- 

au-dessus 

da  6ol, 

à  la  radiation 

solaire. 


17«85 

12  02 

3  45 


llMl 


de  r^ir,  à31- 

au  dessus  du  aul, 

à  la 

sarfuce  d'un 

fTos  arbre. 


17»  97 

12  18 

3  66 


n«27 


«  Ces  résultats  indiquent  qu*en  moyenne,  pendant  trois  sai- 
sons, de  1860  à  1861,  la  température  de  l'air  à  16  mètres  au- 
dessus  du  sol  sous  le  rayonnement  solaire  a  été  de  0^,4,  supé- 
rieure à  celle  de  l'air  au  nord,  qui  n'était  pas  exposé  à  ce 
rayonnement.  La  température  &  21  mètres  de  hauteur  et  à  la 
surtace  d'un  arbre  n'est  supérieure  à  celle  de  l'air  que  de 
0*,16  à  celle  de  l'air  à  16  mèlres  de  hauteur,  loin  de  Tarbre. 
Dans  le  cours  de  la  journée,  vers  trois  heures  de  Taprès-midi, 
au  moment  du  maximum  de  température,  la  différence  est 
de  2«  à  3*.  Gela  tient  à  ce  que  les  arbres,  ou  du  moins  leurs 
parties  vertes,  ayant  un  grand  pouvoir  absorbant,  s'échauf- 
fent beaucoup  sous  la  radiation  solaire  et  élèvent  d'autant  la 
température  de  l'air  ambiant. 

«  La  nuit,  quand  le  ciel  est  clair,  le  rayonnement  céleste 


•  Traité  de  physique  terrestre  et  de  météorologie,  pages  112  •!  lui- 
T  a  nies,  par  MM.  Uecquercl  et  £d.  Becquerel. 
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produit  un  effet  contraire.  C'est  pour  ce  motif  que  la  moyenne 
diurne  di£fère  peu  de  celle  de  l'air,  loin  de  l'arbre.  » 

II  résulte ties  observations  coQtenues  dans  cette  note,  dont 
la  dernière  partie  se  rapporte  plus  spécialement  aux  phéno- 
mènes de  la  végétation^  que  M.  Becquerel  étudie  avec  tant  de 
succès,  que  la  température  de  l'air,  depuis  la  surface  du  sol 
jusqu'à  16  mètres,  est  sensiblement  la  même,  l'été  comme 
l'hiver,  et  qu'elle  tendrait  plutôt  à  croître  qu'à  diminuer  jus- 
jqu'à  ces  limites,  qui  sont  à  peu  près  celles  des  cheminées 
d'appel  que  Ton  pourrait  établir,  et  que,  d'ailleurs,  au  delà 
de  ces  hauteurs,  il  faudrait  s'élever  à  130  ou  150  mètres  pour 
observer  un  abaissement  d'un  degré. 

79.  Observations  faites  au  Conservatoire  des  arts  et  métiers.-- 
Quoique  les  résultats  précédents  prouvent  d'une  manière 
incontestable  qu'à  l'air  libre  et  loin  des  habitations,  la  tem- 
pérature est  sensiblement  la  même  à  la  surface  du  sol  et  à 
15  ou  20  mètres  au-dessus,  il  m'a  semblé  utile  de  faire  des 
observations  analogues  au  milieu  d'une  ville  et  près  d'un  bâ- 
timent. 

A  cet  effet,  des  thermomètres,  préalablement  comparés, 
ont  été  placés  extérieurement  :  au  rez-de-chaussée,  à  3  mè- 
tres ;  au  premier  étage,  à  8",25;  au  deuxième  étage,  à  15",73 
au-dessus  du  sol,  le  long  d'une  des  faces  de  la  tourelle  gau- 
che de  la  façade  de  la  grande  galerie  d'expérimentation  du 
Conservatoire,  et  l'on  en  a  observé  les  indications  deux  fois 
par  jour,  le  matin  à  huit  heures  et  le  soir  vers  quatre  heures. 
Les  résultats  de  ces  observations  sont  consignées  dans  le  ta- 
bleau suivant. 


VENT.  I.  10 
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CMUBlTAnONS  DBS  TEHPiBATOBKS  HE  L^AIR 
YATtBS   AU   GOnsnTATOIRS    DES    ARTS   ET    ll£nEB8. 


•BpM-auraitfB. 

!•»  «TACS 

3*ttAfiB 

DATES 

à  S-,J3 

à  f-,W 

à  IS-,T3 

anéeMon  do  Ml. 

aiHdes»w  du  Ml. 

1861 

.  15  Août 

8  h.  m. 

25^75 

»25 

26*50 

— 

—    — 

4  h.  s.. 

32  00 

31  50 

34  25 

— 

16    — 

8  h.  m. 

27  00 

29  00 

29  00  fort. 

— 

—    — 

4  h.  s.. 

23  00 

23  00 

24  00 

— 

17     — 

8  h.  m. 

17  80 

19  00 

17  50 

.. 

—    — 

4h.s.. 

23  80 

24  00 

24  80 

~. 

18    — 

8  h.  m. 

18  60 

20  80 

18  75 

— 

—    — 

4  h. s.. 

26  &0 

26  60 

29  00 

— 

19    — 

8  h.  m. 

19  60 

19  70 

20  60 

— 

—    — 

5h.  s.. 

22  80 

23  20 

23  40 



20    — 

8  h.  m. 

16  80 

17  00 

17  00 

... 

4  h.  ».. 

21  20 

21  20 

21  20 



21    — 

8h.m. 

16  OOfiible 

17  00 

15  00 

— 

4  h.  8.. 

21  85 

21  90 

22  20 

.. 

«    — 

4  h.  s.. 

22  40 

22  40 

23  00 

— 

23    — 

8  h.  m. 

20  30 

20  80 

20  70 

— 

24    — 

8  h.  m. 

16  60 

16  80 

16  20 

— 

—    — 

4  h.  s.. 

19  50 

19  30 

18  80 

— 

26    — 

8  h.  m. 

16  50 

17  50 

17  20 

— 

—    — . 

4h.8.. 

21  50 

21  20 

21  60 



27    — 

8  h.  m. 

17  40 

17  90 

17  60 

— 

—    

5  h.  s.. 

24  80 

24  50 

24  80 

— 

28    — 

8  h.  m. 

21  00 

21  00 

19  00 



—    

4h.  8.. 

26  50 

26  30 

29  90 

.. 

29    - 

8  h.  m. 

19  30 

19  60 

19  00 



— .    .. 

4  h,  s.. 

24  60 

24  80 

25  30 

30    — 

Moyennes 

8  h.  m. 

18  70 

19  50 

18  90 

21»51 

21«92 

22»05 

Ces  résultats,  soil  qu'on  examine  les  obseryations  journa- 
lières, soit  qu*on  en  prenne  la  moyenne  générale,  montrent 
que  dans  les  villes,  le  matin  comme  le  soir,  la  température 
à  15  ou  16  mètres  au-dessus  du  sol  est  plutôt  supérieure 
quinférieure  à  celle  que  Ton  observe  à  la  surface. 

80.  Observations  faites  à  VhopUal  Lariboisière.  —  Enfin,  pour 
constater  les  températures  au  lieu  môme  où  Ton  prétend 
qu'il  existe  des  diflerences  sensibles  à  une  certaine  hauteur 
et  à  la  surface  du  sol,  j*ai  fait  faire  des  observations  à  l'hô- 
pital Lariboisière,  dans  la  cheminée  qui  fournit  Tair  aux 
ventilateurs  destinés  à  produire  l'insufflation. 
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L'on  sait  qu'an  sommet  de  la  tour  de  la  chapelle  de  cet 
hôpital p  il  existe  des  salles  voûtées  à  l'abri  de  l'action  solaire 
directe,  et  dans  lesquelles  Fair  arrive  par  toutes  les  faces  de 
cette  tour.  De  là  il  descend  par  une  cheminée  dans  la  cham«> 
bre  des  ventilateurs,  où  se  trouvent  aussi  les  machines  à  va- 
peur motrices. 

Le  22  août  1861,  &  4  h.  1/2  de  l'après-midi,  on  a  constaté 
les  températures  suivantes  : 

Température  intérieure  sous  les  voûtes  da  som- 
met de  la  tour. .. 22^,00 

Température  extérieure  au  nord,  au  sol,  près  de  la 
chapelle 2l«,50 

Température  intérieure  au  bas  de  la  cheminée,  à 
son  débouché 22^,00 

Température  de  l'air  à  son  arrivée  dans  les  salles 
au  premier  étage 24^,00 

Température  des  salles  du  premier  étage «...    24^00 

Il  résulte  de  ces  observations  que  non-seulement  Tair  qui 
arrive  par  la  cheminée  d'appel  n'est  pas  à  une  température 
plus  basse  que  celle  de  l'air  à  la  surface  du  sol,  mais  encore 
que  cet  air,  par  son  passage  dans  la  chambre  des  machines 
à  vapeur,  s'échauffe  de  2  degrés  et  arrive  dans  les  salles  plus 
chaud  que  de  Fair  qui  serait  puisé  directement  dans  les 
cours  de  l'hôpital. 

Des  résultats  tout  à  fait  analogues  avaient  été  observés  le 
14  août  1856  par  MM.  E.  Trélat  et  H.  Péligot,  dans  le  même 
hôpital.  Ces  ingénieurs  ont  trouvé: 

Température  extérieure,  au  sol,  à  l'ombre u* 

Température  à  la  base  du  clocher 14^ 

Température  à  la  sortie  du  ventilateur 19^ 

8t.  Conséqumeti  des  obifTvatfons  précédentes.  -^  De  cet 
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ensemble  de  bits,  il  noos  semble  résulter  la  conclusioD  èri- 
dcnle  : 

1*  Oa*îI  n*est  nullement  exact  d^attribaer  aox  prises  d*aîr 
(a'ies  h  des  hioteors  de  15.  20  oa  25  mètres  aa-dessos  da 
sol,  par  des  cheminées  d'appel  on  aatrement,  la  propriété  de 
ronmir  de  Taîr  plus  frais  que  celai  qui  serait  pris  près  du  sol 
ou  à  haateor  de  diaque  étage; 

t*  Que  le  passage  de  Tair  appelé  par  la  cberainée  de  rhô- 
piul  Liriboisière,  i  travers  la  chanAre  des  ventilateurs  et 
des  machines,  échauffe  cet  air  et  contribue  à  le  faire  arri- 
ver, l'été,  dans  les  salles  de  Thôpital,  à  une  température  su- 
périeure à  celle  de  l'atmosphère. 

82.  Avantages  des  prises  d'air  établies  à  une  certaine  hauteur. 
—  Mais  si  les  prises  d'air  au-dessus  do  niveau  du  sol  n'ont 
pas  tous  les  avantages  qu'on  leur  a  attribués,  elles  n'en  sont 
pas  moins  très-convenables  dans  beaucoup  de  cas,  parce 
qu'elles  sont  à  l'abri  des  émanations  accidentelles  qoi  peu- 
vent se  produire  à  la  surface  du  sol  ou  dans  les  parties  infé- 
rieures des  bâtiments,  par  accident,  par  négligence  ou  par 
malveillance.  U  y  a  donc  lieu  de  les  préférer  aux  autres  dis- 
positions dans  beaucoup  de  cas,  et  toutes  les  foi&  que  cela 
sera  possible,  sans  conduire  à  de  trop  grandes  dépenses. 

83.  Influence  de  tinsufflaJtion  de  tair  sur  la  pression  inté'- 
rfeure.— Lorsqu'il  a  été  question  d'employer  l'insuRlation 
de  l'air  comme  moyen  de  ventilation  dans  les  hôpitaux, 
quelques  personnes  ont  cru  qu'il  devait  résulter  de  cette  in- 
troduction, en  partie  forcée,  de  l'air  dans  les  salles,  une 
augmentation  appréciable  de  la  pression  intérieure,  qui  dans 
certains  cas  pourrait  excéder  la  pression  extérieure  atmor 
sphérique. 

Les  uns,  partisans  exagérés  du  système,  y  ont  vu  pour  cer- 
tains cas  des  avantages;  les  autres,  trop  opposés,  ont  craint 
l'effet  de  cet  excès  de  pression.  Les  uns  commejles  autres 
étaient  dans  Terreur.  U  ne  se  produit  aucun  excès  de  près- 
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sion  à  rintérieur  des  salles,  et  à  Tinverse  la  pression  inté- 
rieure est  toujours  inférieure  &  la  pression  atmosphérique» 
même  quand  toutes  les  cheminées  d'évacuation  sont  bou- 
chées pendant  assez  longtemps.  C'est  ce  qu*ont  constaté  des 
observations  faites  par  M.  Grassi*.  Mais  celle  différence  do 
pression  n'a  pas  dépassé,  dans  ces  observations,  celle  que 
peut  mesurer  une  colonne  de  0"»~,61  d'éther,  ni  été  înré- 
rîeure  à  celle  qui  correspond  à  0"*",26  d'élher. 
Ces  différences  équivalent  à 

de  mercure,  et  Ton  a  peine  dès  lors  à  comprendre  com- 
ment un  physicien  comme  H.  Péclet  a  pu  penser  que  des 
<  médecins  intelligents  pourraient  tirer  parti  de  ce  système 
de  ventilation,  dans  le  cas  où  des  variations  dans  la  pres- 
sion de  l'atmosphère  d'une  salle  d'hôpital  seraient  recon- 
nues utiles  à  la  guérison  de  certaines  alTections  **.  »  Tout  le 
monde  sait,  en  effet,  que  des  variations  de  quelques  milli- 
mètres de  mercure  dans  la  colonne  barométrique,  ou  cent 
fois  plus  grandes  que  celles  que  nous  venons  d'indiquer, 
n'ont  pas  sur  la  santé  de  l'homme  une  influence  que  la 
science  médicale  puisse  encore  apprécier  avec  les  moyens 
d'investigation  dont  elle  dispose. 

84.  Insalubrité  fréquente  de  Vair  des  caves^  etc.  — En  termi- 
nant ce  qui,  dans  ces  considérations  générales,  est  relatif  à 
l'introduclion  de  l'air  nouveau,  nous  croyons  devoir  dire 
qu'à  l'exception  de  circonstances  particulièrement  favorables 
ou  obligatoires,  l'on  doit  éviter  de  puiser  l'air,  par  appel  ou 
autrement,  dans  des  lieux  souterrains,  dans  les  caves,  etc. 


•  Voy.  au  chapitre  VI. 

••  Traité  de  la  chaleur f  3»  édil.,  3«  toi.,  n«  2570,  page  289. 
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Outre  les  émanations  souvent  impures  du  sol,  surtout  dans 
les  grandes  villes  ;  outre  celles  qui  peuvent  provenir  de  la 
malpropreté  des  agents  des  services,  il  y  a  encore  à  craindre» 
comme  Ta  très-justement  fait  observer  M.  Dumas  à  la  corn* 
mission  chargée  d'examiner  les  projets  relatifs  aux  thé&tres 
de  la  place  du  Cli&teleti  non-seulement  les  inondations,  mais 
surtout  les  infiltrations  des  eaux  chaiigées  de  détritus  végé- 
taux ou  animaux,  contre  lesquelles  l'emploi  des  meilleures 
maçonneries  hydrauliques  n'est  pas  toujours  un  préservatif 
suffisant. 

Ce  n'est  qu'avec  regret,  pour  ma  part,  que  j'ai  accepté 
pour  les  salles  d'assises  du  palais  de  justice  et  pour  les  nou- 
veaux théâtres  de  Paris  l'introduction  de  l'air  nouveau  par 
des  conduits  souterrains.  A  mesure  que  je  me  suis  davantage 
occupé  de  cette  question  délicate  et  complexe,  mes  craintes 
à  ce  sujet  se  sont  accrues,  et  les  renseignements  que  j'ai  re- 
cueillis sur  certains  effets  remarqués  à  Yincennes  par  MM.  les 
officiers  du  génie  n'ont  pu  que  me  confirmer  dans  ces  ap- 
préhensions. 

88.  Influence  du  vent  sur  Vévacuation  et  sur  l'introduction 
de  l'air, — L'action  du  vent  peut  dans  beaucoup  de  circon- 
stances contrarier  l'évacuation  et  l'introduction  de  l'air  dans 
les  appareils  de  ventilation)  et  il  importe  de  se  rendre  compte 
de  ces  effets,  afin  de  se  ménager  les  moyens  d'en  éviter  les 
inconvénients. 

L'on  estime  généralement  la  pression  que  le  vent  peut 
exercer  sur  une  surface  d'un  mètre  carré,  ainsi  qu'il  est  in- 
diqué dans  le  tableau  suivant: 


Vitesse 

Pressions  en  kilogramme* 

Teot  en  une  seconde. 

sur  on  mètre  carré. 

3-,00 

1*",047 

5  ,00 

2    ,908 

8  ,00 

7    ,443 

10  ,85 

13    ,691 

14  ,00 

22    ,795 

20  ,00 

46    ,520 

40  ,00  (ouragan). 

186    ,080 
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Les  vents  de  15  à  20  et  25  mètres  de  vitesse  par  seconde 
sont  fréqurats  au  printemps  et  dans  la  saison  d'automne,  et 
si,  par  exemple,  un  semblable  vent  exerce  par  mètre  carré 
de  surface  une  pression  de  25  kil.,  il  est  facile  de  voir  qu'elle 
équivaut  à  une  colonne  d'air  dont  la  hauteur  en  mètres  serait 
donnée  par  la  relation 

25 
1^^30X/^=25^^     d'où    ft=— =19»23, 

Celle  hauteur,  qui  mesure  l'excès  delà  pression  exercée  ex- 
térieurement par  le  vent  sur  la  pression  intérieure  qui  existe 
de  l'autre  côté,  est  susceptible  d'engendrer  une  vitesse  don- 
née par  la  formule 


V=  v^l9,62  X  19",23  f=  19«»,42. 

L'on  comprend,  d'après  ce  chiffre,  avec  quelle  vitesse  le  vent 
peut  faire  pénétrer  l'air  par  les  ouvertures  que  présentent  les 
parois  sur  lesquelles  il  agit,  et  avec  quelle  énergie  il  peut 
contrarier  ou  modifier  les  courants  d'air  qu'il  rencontre. 
C*est  d'ailleurs  ce  qu'il  est  bien  facile  de  constater  près  des 
fenêtres  exposées  au  vent  du  sud-ouest.  L'espèce  de  musique 
éolienne  que  l'on  entend  l'hiver  et  l'automne  n'est  pas  due  à 
une  autre  cause. 

80.  Examen  de  quelques  cas  particuliers.  Cheminée  de  foyer 
ou  d'évacuation.  —Supposons,  par  exemple,  qu'une  cheminée 
de  foyer  ou  d'évacuation  d'air  débouche  sur  un  toit  sans  at- 
teindre la  hauteur  de  son  sommet,  il  pourra  arriver  souvent 
que,  par  un  vent  dirigé  dans  un  plan  à  peu  près  normal  à  la 
surface  du  toit  ou  sous  l'angle  ordinaire  de  10  degrés  à  l'ho 
rizon,  il  se  produise  contre  la  surface  du  toit  un  excès  de 
pression  qui,  en  condensant  incessamment  l'air  jusqu'à  une 
certaine  distance  de  la  cheminée,  s'oppose  à  l'évacuation  de 
la  fumée  ou  de  l'air  vicié.  Cet  effet  se  remarque  assez  souvent 
pour  qu'il  soit  inutile  d'insister  sur  ce  cas. 

Il  en  est  de  même,  quand  la  cheminée  débouche,  comme 
à  l'hospice  du  Yésinet,  à  fleur  du  plancher  et  dans  Tintérieur 
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d'un  grenier  dont  la  couverture  permet  à  Tair  extérieur  af- 
fluent de  pénétrer  sous  les  longs  pans  de  là  toiture  et  d*y  dé- 
terminer une  augmentation  de  pression  qui,  non-seulement 
s*oppose  à  révàcuation  de  l'air  vicié,  mais  encore  le  refoule 
avec  de  l'air  froid  dans  les  salles  qu'il  s'agit  de  ventiler. 

87.  Prises  d'air  de  cheminée  ou  de  ventilation.  —  Lorsque  des 
prises  d'air  de  foyer  ou  de  ventilation  sont  ouvertes  dans  les 
deux  faces  opposées  d'un  bâtiment,  à  l'intérieur  duquel  elles 
doivent  fournir  de  l'air  nouveau,  il  peut'arriver  que,  par  ref- 
let d'un  vent  violent  dirigé  sur  l'une  des  faces,  l'air,  au  lieu 
d'affluer  des  deux  côtés,  passe  de  l'un  à  l'autre  sans  entrer 
dans  les  salles  et  produise  même,  des  salles  vers  l'extérieur, 
une  évacuation  d'air  chaud  et  vicié,  auquel  cas  la  salle  ne 
serait  ni  chauffée  ni  ventilée.  Des  effets  de  ce  genre  ont  été 
observés  à  la  prison  Mazas  et  même  dans  les  pavillons  de 
l'hôpital  Lariboisière  ventilés  par  appel.  Ils  peuvent  être,  il 
est  vrai,  considérablement  diminués  par  un  appel  suffisam- 
ment énergique.  Mais  il  est  facile  de  se  préserver  de  ces  cir- 
constances anormales  et  accidentelles.  Il  sufût  de  laisser  ou- 
vertes pour  recevoir  l'air  les  ouvertures  situées  du  côté  d'où 
vient  le  vent  et  de  fermer  celles  du  côté  opposé.  La  grande 
vitesse  du  vent  dans  ce  cas  sufûra  pour  qu'un  seul  orifice 
d'introduction  alimente  convenablement  les  salles.  Il  est  bien 
facile  d'ailleurs  d'imaginer  des  dispositions  qui  évitent  cet 
inconvénient  sans  Trutervention  d'aucun  agent. 

8tt.  Fosses  d'aisances.  —  Il  est  un  cas  plus  grave  et  dans  le- 
quel il  est  plus  difficile  de  se  mettre  à  l'abri  des  effets  de  la 
pression  du  vent,  c'est  celui  que  présentent  assez  souvent  les 
fosses  d'aisances.  Quand  elles  ne  sont  pas  très-hermétique- 
ment fermées,  qu'elles  ont  avec  l'air  extérieur  quelque  com- 
munication direcfe  ou  indirecte,  lors  même  qu'elles  sont  re- 
couvertes par  des  dalles  et  une  certaine  épaisseur  de  terre, 
si  elles  sont  exposées  au  vent  du  sud  ou  d'ouest,  il  arrive  fré- 
quemment que,  dans  les  temps  de  bourrasques,  de  printemps 
en  automne,  la  pression  extérieure  pénètre  dans  les  fosses  et 
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en  refoule  les  gaz  dans  les  tuyaux  de  descente,  à  travers  les 
inurs  YoisinSy  etc.  G*est  un  effet  que  j*ai  été  plusieurs  fois  à 
même  de  remarquer  et  qui,  dans  certaines  localités,  dénote 
même  de  suite  la  direction  du  vent,  quand  on  ne  Ta  pas 
observée. 

80.  Prises  d'air  extérieures. — A  l'inverse  des  effets  précé- 
dents, si  un  courant  d*air  rapide  est  dirigé  parallèlement  à 
une  face  de  bâtiment  dans  laquelle  des  orifices  d'introduc- 
tion d'air  sont  ouverts,  il  peut  arriver  que  la  vitesse  de  ce 
courant  d'air  soit  assez  grande,  non- seulement  pour  empê- 
cher l'introduction  de  l'air  dans  ces  orifices,  mais  encore 
pour  y  produire  un  appel  en  sens  contraire  et  faire  ainsi  sor- 
tir des  salles  de  l'air  chaud  et  vicié,  au  lieu  d'y  introduire  de 
l'air  pur.  Ce  cas  doit  être  cependant  fort  rare.  Mais  il  n'en 
convient  pas  moins  d'orienter  les  faces  des  bâtiments,  sur 
lesquelles  on  se  propose  d'ouvrir  les  prises  d'air,  de  manière 
qu'elles  ne  soient  pas  exposées  à  cet  inconvénient,  et  quand 
on  n'a  pas  pu  l'éviter,  il  faut  disposer  au  côté  de  ces  orifices 
d'introduction  de  l'air  qui  est  sous  le  vent,  une  sorte  de  direc- 
trice qui,  en  s'opposant  au  courant  d'air,  l'oblige  à  pénétrer 
dans  le  canal  d'introduction. 

Toutes  les  circonstances  dont  nous  venons  de  parler  sont 
anormales,  il  est  vrai,  mais  elles  se  produisent  cependant  pé- 
riodiquement avec  les  saisons.  Il  est  donc  bon  de  se  garantir 
de  leurs  effets,  et  d'ailleurs  c'est  souvent  d'après  de  sembla- 
bles accidents  que  l'on  juge  des  appareils  ou  des  dispositifs 
de  ventilation  ou  de  chauffage  qu'avec  un  peu  de  réflexion 
l'on  aurait  pu  en  garantir. 

00.  Conclusions  générales.  —  Par  l'ensemble  des  considé- 
rations que  je  viens  de  développer,  et  abstraction  faite  de  la 
comparaison  que  je  ferai  ultérieurement  des  différents  sys- 
tèmes de  ventilation  employés,  l'on  peut  juger  si,  en  quelque 
saison  que  ce  soit,  l'usage  des  ventilateurs  est  nécessaire  et 
préférable  à  celui  de  la  ventilation  par  une  aspiration  conve- 
nablement réglée  et  proportionnée.  Je  crois  inutile  d'insister 
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davantage,  quant  à  présent,  pour  montrer  combien  est  su- 
perflu, dans  la  plupart  des  cas,  remploi  de  ces  moyens  mé- 
caniques que  Ton  a  qualifié  de  progrès  en  disant  que  la 
ventilation  par  aspiration  avait  fait  son  temps,  comme  si  les 
phénomènes  naturels  et  les  indications  qu'ils  nous  fournis- 
sent pouvaient  jamais  être  surannés. 

J'ai  publié  *  les  résultats  des  expériences  que  j'ai  fait  exé- 
cuter à  l'hôpital  Lariboisière  et  à  Thospice  du  Yésinet.  Je  les 
reproduirai  plus  loin,  en  les  complétant  par  d'autres  obser* 
valions  comparatives  qui  ont  été  exécutées  sous  ma  direction 
pendant  la  saison  d*été  de  1861  et  par  ceux  que  je  dois  à 
d'autres  exjiérimentateurs;  mais  les  faits  que  j'ai  déjà  fait 
connaître  montrent  que  Faction  seule  de  l'aspiration,  due 
aux  différences  de  température,  suffit  pour  assurer  l'éva- 
cuation et  l'introduction  en  toute  saison  des  volumes  d'air 
jugés  nécessaires  dans  les  cas  ordinaires. 

Cependant,  comme  dans  toutes  les  questions  d'application, 
il  ne  saurait  y  avoir  presque  jamais  de  solution  absolue,  11 
ne  faudrait  pas  étendre  ces  conclusions  générales  à  deux 
sortes  de  cas  exceptionnels,  dont  l'un  est  celui  de  la  venti- 
lation des  mines  de  guerre,  des  galeries  de  recherche,  des 
tunnels  en  constraclion,  etc.;  et  l'autre,  celui  de  la  ventila- 
tion des  salles  de  grandes  réceptions  accidentelles. 

Dans  le  premier,  l'étendue  des  sections  d'introduction  et 
d'évacuation  de  l'air  est  souvent  assez  fedble,  et  les  différences 
des  températures  assez  limitées  pour  que  le  volume  d'air 
dont  elles  produiraient  l'évacuation  soit  inférieur  aux  be- 
soins. Dans  le  second,  le  nombre  des  personnes  introduites 
peut  être  tellement  grand,  que  des  moyens  extraordinaires 
deviennent  nécessaires;  mais  je  ferai  voir  cependant,  par  des 
exemples,  que  cela  ne  doit  arriver  que  quand  les  localités 
ne  se  prêtent  pas  à  rinstallation  des  conduits  d'appel. 

Oi.  Cas  où  il  convient  cCulUiser  les  ventilateurs  pour  Vintro- 
*  Annàlet  du  Contervaknre,  avril  1860. 
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duction  de  Vair.  —  Si  des  observations  exécutées  pendant 
rbîYer  à  Thâpital  Lariboisiëre  ont  montré  *  que  le  yentilateur 
énergique  installé  dans  cet  hôplial  ne  contribuait  que  pour 
0,30  dans  rafQuence  de  Tair  nouveau  dans  les'  salles»  et 
pour  0,15  dans  l'évacuation  totale,  et  si  les  expériences  faites 
à  Tasile  Impérial  du  Vésinet  ont  prouvé  qu  au  printemps  de 
la  même  année,  lorsque  Ton  cbauffait  modérément,  le  venti- 
lateur imparfait  qui  y  est  établi  pouvait  être,  à  cette  ^oque, 
complètement  arrêté,  sans  que  le  volume  d'air  évacué  des 
salles  fût  sensiblement  diminué  ;  si  enfin  d'autres  expériences 
exécutées  le  29  avril  1861,  alors  que  la  température  inté- 
rieure n'excédait  celle  de  l'air  extérieur  que  de  4  à  5^  par 
conséquent,  et  sans  le  concours  du  chauffage,  à  l'hospice 
Necker  par  HM.  Leblanc  et  Ser  ont  mis  en  évidence  que, 
même  dans  ces  dernières  circonstances,  si  peu  favorables  à 
l'action  de  l'appel,  la  part  du  ventilateur  à  hélices  dans  l'effet 
total  d'évacuation  de  l'air  vicié  n'était  que  0,28  du  volume 
total  de  l'air  évacué,  il  ne  faudrait  pas  en  conclure  d'une 
manière  absolue  que  l'effet  de  ces  appareils,  quand  ils  sont 
bien  construits  et  surtout  convenablement  placés  par  rapport 
aux  locaux  à  ventiler  doive  être,  dans  tous  les  cas,  regardé 
comme  nul  ou  à  peu  près  superflu. 

Ce  serait,  en  eflet,  npn-seulement  une  exagération  de  nier 
qu'un  ventilateur  bien  proportionné,  établi  dans  de  bonnes 
conditions  sous  le  rapport  des  conduits,  ne  pût  introduire 
dans  un  local  donné  une  quantité  d'air  correspondante  à  ses 
proportions  et  à  sa  vitesse.  Mais  il  est  de  plus  très-certain 
qu'un  appareil  de  ce  genre,  une  fois  établi,  jouit  de  la  pro- 
priété précieuse  de  fournir  toujours  à  la  même  vitesse,  el, 
par  conséquent,  abstraction  faite  de  toute  variation  de  tem- 
pérature, une  certaine  quantité  d'air;  ce  qui  pour  la  saison 
d*été  constitue  un  avantage  réel  et  incontestable  pour  assurer 
l'arrivée  de  l'air  nouveau  par  des  orifices  donnés,  et  comme 
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d*ailleurs,  quand  cet  appareil  n'aurait  pins  alors  pour  auxi- 
liaire de  SCS  effets  réchauffement  de  Tair  avant  son  inirodue- 
tion,  l'on  pourrait  y  suppléer  au  moins  en  partie  par  un 
accroissenlent  de  sa  vitesse,  il  est  bien  clair  qu*a?ec  le  se- 
cours d*un  ventilateur,  et  abstraction  faite  des  effets  de  toute 
autre  cause,  Ton  peut  obtenir  l'affluencc  d'un  volume  d'air 
déterminé  et  à  peu  près  constant  dans  un  local  donné. 

Ces  observations  sont  particulièrement  applicables  aux 
étuves  et  autres  appareils  analogues  dans  lesquels  il  est  né- 
cessaire d'introduire  des  volumes  d'air  considérables  à  une 
température  assez  basse,  afîn  d*y  produire  la  vaporisation 
d'une  quantité  donnée  d'eau,  sans  exposer  les  corps  à  se  des- 
sécher à  une  chaleur  qui  en  altérerait  la  constitution. 

Mais,  quand  il  s'agit  de  Tassainissement  des  lieux  habités, 
il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'outre  que  le  mouvement 
et  les  effets  d'un  ventilateur  ne  s'obtiennent  pas  sans  dépenses 
considérables  d'installation  et  de  service  journalier,  quelque 
parti  que  l'on  puisse  même  tirer  de  la  chaleur  conservée  par 
la  valeur  motrice,  il  y  a  une  considération  capitale  qui  ne  per- 
met pas  de  baser  la  ventilation  et  l'assainissement  des  lieux 
habités  sur  l'action  seule  de  ces  appareils  :  c'est,  ainsi  que 
nous  l'avons  dit  aux  n""  60  et  suivants,  qu'il  ne  suffit  pas  de 
faire  affluer  de  l'air  nouveau  en  quantité  convenable  dans  un 
local  pourl'assainir;  il  faut  d'abord,  et  surtout,  que  l'air  vicié 
qu'il  doit  remplacer  soit,  aussi  uniformément  que  possible, 
évacué  des  différentes  parties  du  local,  et  il  faut  que  cette 
évacuation  soit  assurée  par  des  moyens  assez  énergiques 
pour  qu'elle  ne  soit  pas  troublée,  altérée,  et  encore  moins 
annulée  par  les  circonstances  accidentelles,  comme  l'action 
des  vents,  l'ouverture  des  portes  et  fenêtres,  etc. 

Or,  l'insufQalion  de  l'air  n'assure  nullement  cette  stabilité 
de  l'évacuation  de  l'air  vicié  ni  l'uniformité  de  répartition  de 
l'air  nouveau. 

Pour  n'en  citer  qu'un  exemple,  je  dirai  que*,  tandis  que  la 

*  Voy.  au  chapitre  VIL 
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machine  à  vapeur  de  Thôpital  Lariboisière  à  sa  vitesse  nor- 
male de  60  à  65  tours  par  minute  fournit  ordinairement  par 
les  portes  des  salles  6000  à  6500  mètres  cubes  d'air  par  heure 
au  pavillon  iv  4,  le  31  août  1861 ,  par  une  température  ex- 
térieure de  16^  en  haut  du  b&timent  et  de  17^  dans  les  cours, 
la  température  des  salles  était  de  22S50,  et  le  volume  d*air 
évacué  par  la  cheminée  générale  n'était  que  de  3215  mètres 
cubes  i  22^  ou  31'"  %58  par  heure  et  par  lit.  L'on  trouvera  le 
détail  de  cette  observation  dans  le  chapitre  YI,  relatif  aux 
expériences^ 

Cela  tient  à  ce  que,  bien  que  l'expérience  ait  suffisamment 
montré  que  l'excédant  de  la  pression  intérieure  sur  la  pres- 
sion extérieure  que  les  uns  avaient  espéré  et  que  d'autres 
avaient  craint  de  voir  produire  dans  les  salles  n'existait  pas, 
il  n'en  est  pas  moins  vrai  que,  pour  un  état  donné  de  tem- 
pérature intérieure  et  extérieure,  la  pression  intérieure  ne 
doive  être  un  peu  plus  grande  dans  les  locaux  ventilés  par 
insufflation  et  qui  ne  sont  pas  pourvus  de  moyens  d'appel 
énergiques,  que  dans  les  salles  où  la  ventilation  n'est  due 
qu'à  un  appel  assez  puissant. 

Dès  lors,  et  par  suite  en  même  temps  de  l'infériorité  de 
l'appel  dans  le  système  exclusif  de  l'insufflation,  l'air  intro- 
duit s'échappe  en  partie  directement  par  les  ouvertures  libres, 
par  les  portes  qui  lui  sont  offertes,  et  il  s'établit  ainsi  souvent, 
et  parfois  d'une  manière  permanente,  des  courants  directs 
des  oriGces  d'introduction  vers  ces  ouvertures  étrangères  au 
système  de  l'évacuation  normale,  ce  qui  empêche  une  égale 
répartition  de  l'air  nouveau  et  une  évacuation  uniforme  de 
l'air  vicié. 

C'est  par  l'effet  de  ces  circonstances  que,  dans  le  système 
de  l'insufflation,  même  quand  il  est  bien  organisé,  comme  à 
Lariboisière,  l'ouverture  des  portes  et  des  fenêtres  atténue, 
trouble,. renverse  même*  complètement  l'évacuation  de  l'air 
vicié,  ainsi  que  l'ont  observé  à  des  degrés  différents 
M.  Grassi,  HH.  Trélat  et  Péligot,  et  MM.  les  docteurs  Yollemicr 
et  Pidoux.  C'est  par  la  même  cause  que  l'été,  pendant  la 
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nuit,  Touvertare  des  port»  étant  nécessaire  ponr  empêcher 
Télévation  de  la  température,  le  Yolume  d'air  évacué  régu- 
lièrement de  ces  salles  n*est  parfois  à  peine  que  la  moitié  de 
celui  que  la  machine  y  insufile. 

Enfin,  tons  les  expérimentateurs  ont  constaté  que,  même 
quand  les  portes  et  les  fenêtres  sont  fermées,  le  volume  d'air 
évacué  égale  à  peine  celui  que  la  machine  introduit,  quoiquMl 
se  produise  cependant  des  rentrées  fort  sensibles  par  cer- 
taines fenêtres,  ce  qui  implique  nécessairement  la  sortie  par 
les  portes  d'une  autre  proportion  d'air  à  laqueHe  celle  qui 
rentre  forme  compensation. 

Dans  tout  ce  qui  précède,  je  me  suis  borné  à  des  considé- 
rations générales  basées  sur  les  principes  élémentaires  de  la 
physique  et  de  la  mécanique,  ainsi  que  sur  l'observation  des 
phénomènes  que  présente  la  circulation  et  le  mouvement  de 
l'air.  J'ai  cherché  h  en  déduire  des  conséquences,  des  règles 
générales  applicables,  soit  à  l'examen  comparatif  des  divers 
systèmes  proposés  ou  en  usage,  soit  aux  dispositions  d*en- 
semble  auxquelles  il  convient,  selon  les  circonstances,  de 
donner  la  préférence.  Mais  pour  passer  de  ces  considérations 
aux  applicfilions  et  à  l'examen  expérimental  des  appareils  et 
de  leurs  effets,  il  faut  recourir  aux  règles  et  aux  formules 
déduites  du  principe  des  forces  vives  et  des  résultats  de  l'ex- 
périence. 

C'est  ce  que  je  chercherai  à  faire  dans  les  chapitres  sui- 
vants, en  commençant  par  l'exposition  de  la  théorie  du  mou- 
vement de  l'air  dans  les  conduits  et  dans  les  cheminées,  en 
m'attachant  principalement  à  ce  qui  concerne  la  ventila- 
tion proprement  dite. 


CHAPITRE  IV. 

APPLICATION  DE  LA  THÉORIE  DU  HOITVEHENT 
DES  GAZ  A  LA  CIRCULATION  DE  L'AIR  DANS  LES 
CHEMINÉES  ET  DANS  LES  CONDUITS  DE  VENTI- 
LATION. 

Le  raouvement  de  l'air  dans  les  conduits  de  ventilation 
et  dans  les  cheminées  d'évacoation  est  soumis  aux  prin- 
cipes que  nous  atons  exposés  dans  l'enseignement  de  l'hy- 
draulique, conformément  aux  règles  indiquées  par  Borda 
et  développées  par  M.  Poncelet  dans  ses  leçons  de  l'ficole  de 
Metz. 

Nous  nous  proposons,  dans  ce  qui  va  suivre,  d'appliquer 
ces  principes  aux  divers  dispositifs  qui  peurent  être  ou  qui 
sont  employés  dans  les  appareils  de  ventilation,  afin  d'en 
déduire  les  règles  à  employer  dans  chaque  cas,  de  com- 
parer ces  différents  systèmes  entre  eux,  et  de  reconnatlre 
dans  quelles  limites  la  tiiéorie  et  l'expérience  se  trouvent 
d'accord. 

A  cet  effet,  nous  commencerons  par  rappeler  succincte- 
ment et  séparément  les  expressicttis  du  travail  des  puissances 
et  des  résistances  développées  dans  les  appareils,  ainsi  que 
celles  des  variations  et  des  pertes  de  force  vive  qu'éprouve 
le  fluide  en  mouvement,  pour  lier  ensuite  ces  quantités  à 
l'aide  du  principe  des  forces  vives  ou  du  travail. 

02.  Travail  des  pressions  ou  des  différences  de  densité.  —  Le 
mouvement  de  Tair  dans  les  cheminées  et  dans  les  tuyaux  de 
conduite  est  déterminé  par  les  différences  de  pression  qui 
agissent  aux  extrémités  de  cette  conduite. 

En  appelant  : 

D  la  densité  ou  le  poids  du  mètre  cube  de  l'air  extérieur, 
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OU  celle  de  l'air  de  la  salle  ou  du  réservoir  qui  fournit 
Taira  la  cheminée; 

d  la  densité  de  l'air  dans  la  cheminée,  supposée  à  peu  près 
constante  à  partir  du  moment  où  il  entre,  après  avoir 
passé  par  le  foyer  d*échauQement  ; 

A  Taire  de  la  section  transversale  du  passage  de  la  che- 
minée ; 

H  la  hauteur  de  la  cheminée; 

il  est  évident  que  la  pression  motrice»  qui  tendra  à  faire  pas- 
ser l'air  dans  la  cheminée,  sera  exprimée  par 

(D— d)AH^S 

et  si  la  vitesse  moyenne  dans  la  cheminée  est  U,  le  travail 
moteur  développé  par  seconde  par  cette  pression  sera 

(D— d)AHUk«enl". 

05.  Travail  résistant  des  parois.  —  La  résistance  des  parois 
au  mouvement  des  fluides  peut  être,  comme  on  le  sait,  re- 
présentée par  une  expression  de  la  forme 

dSLptP 


dans  laquelle  : 


g    ' 


d  est  la  densité  ou  le  poids  du  mètre  cube  de  Tair  qui  passe 
dans  la  cheminée; 

S  le  contour  ou  périmètre  de'  la  section  transversale  de  la 
cheminée; 

L  la  longueur  développée  de  la  cheminée,  laquelle  sera 
égale  à  la  hauteur  H,  si  elle  est  verticale  ; 

p  est  un  coefficient  numérique  constant  pour  une  même 
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nature  de  parois,  mais  variable  d*ane  nature  à  une 
autre; 

U  la  vitesse  moyenne  de  Tair  dans  les  conduits  ou  che- 
minées. 

Le  travail  développé  par  seconde  par  cette  résistance  sera 
évidemment  égal  à 

9 

04.  Foret  vive  communiquée  à  Vair  dans  le  conduit. —  D'une 

p 
autre  part,  si  Ton  nomme  M  =  -  la  masse  du  fluide  écoulé 

dont  le  poids  P  =  dAU,  la  force  vive  imprimée  à  cette  masse 
par  la  différence  des  pressions  sera  égale  à 

MU». 

05.  Perte  de  force  vive  à  Ventrée  du  conduit.  —  Il  aura  été 
lait  à  rentrée  du  conduit  une  perte  de  force  vive  exprimée 
par 

m  étant  le  coefficient  de  la  contraction  à  l'entrée  du  con- 
duit» et  en  supposant  que  l'aire  de  l'orifice  d'entrée  soit 
égale  à  la  section  A  du  tuyau.  On  remarquera  que  cette  perte 
de  force  vive  peut  être  à  peu  près  annulée  en  disposant 
rentrée  du  tuyau  de  façon  que  le  coefficient  m  diffère  peu 
de  Tunité. 

Par  conséquent  la  force  vive  totale  qui  aura  été  imprimée 
à  la  masse  fluide  en  mouvement,  et  qui  se  compose  de  celle 
qu'elle  conserve  dans  la  clieminée  et  de  celle  qu'elle  a  perdue 
i  l'entrée,  sera  exprimée  par 


"{^+(à-0>'*-        ^'^ 


*  Observaiion  tur  une  formuîe  de  M.  Pécletf  relative  au  cas  préeédenL 
—  U.  Péclet,  dans  sa  troisième  édition,  tome  P%  page  114;  exprime  ce 

VENT.  I.  11 
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•6.  Foret  vm  de  Vair  à  sa  sortie  du  conduit  ou  delà  che- 
minée. —  Lorsqu'au  lieu  de  déboucher  à  gueule-bée  à  Texte- 
rieur  par  un  orifice  de  même  section  que  son  tuyau»  et  par 
conséquent  avec  la  vitesse  U,  la  cheminée  ou  le  conduit  est 
terminé  par  un  orifice  plus  petit  de  section  Ai,  dans  lequel  la 


qu'il  nomme  la  perte  de  charge  prodoile  par  un  ajustage  cylindrique  par 
la  formule 

p-,=(,;-.)p, 

dans  laquelle 

F  est  la  pression  motrice  exprimée  en  hauteur  du  gaz  qui  s'écoule; 

p  la  pression  ou  charge  correspondante  à  la  yitesse  dans  l'ajutage,  de 
sorte  que  v'=:  2gp  (page  95). 

D'après  cette  notation,  cette  formule  revient  à 

P=.7;  = Ti =??•     ou     r'rrîyPç*, 

^      1+^-1 

tandis  que  le  principe  des  forces  vives  conduit  à  la  formule 

7ï      \»' 

1  +  '^    '^ 


a-r 


qui  a  été  vérifiée  par  les  expériences  de  M.  Pecqneur,    discutées  par 
M.  Poncelet. 
Le  même  principe  donnerait,  en  revenant  aux  notations  de  M.  Pédet, 


OU 


'^Hi-r 


d'où    p=p{i+(i_iy)   et  p-p=p(i-iy, 

et  non  pas  p_p-p^i_ij, 

comme  l'admet  H.  Péclet. 

Si  Ton  adoptait  avec  cet  auteur,  pour  la  valeur  du  coefScient  de  con- 
tractioo,  f =0,83,  ce  qui  correspond,  selon  lui,  à  des  diffirences  de  près- 
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vitesse  serait  Yi,  et  le  coefficient  de  contraction  mi,  le  vo* 
lume  d*air  écoulé  est 

m,A,V|=AU, 

d'où  v*=-Vu; 

et  puisque  Ton  suppose  tUiAi  <  A,  il  s'ensuit  que  la  vitesse-Vt 
est  plus  grande  que  U|  ce  qui  donne  plus  de  stabilité  à  Té- 
coulement,  mais  diminue  le  volume  d*air  écoulé  par  seconde, 
comme  nous  le  ferons  voir  tout  à  Theure. 
Dans  ce  cas,  la  force  vive  à  la  sortie  est 

MVi«    au  lieu  de  MU*, 

comme  dans  le  précédent,  et  il  faudra  y  avoir  égard  dans  les 
applications. 

97.  Cas  où  Vorifice  (Tentrée  a  une  section  différente  de  celle 
de  la  cheminée.  —Si  Taire  de  roriflce  d'entrée  était  différente 
de  celle  de  la  section  de  la  chemiuée,  en  la  désignant  par  A' 


stoos  P— p  comprises  eotre  0'*"  ,01  et  0**",  10,  entre  lesquelles  se  trouvent 
presque  tous  les  cas  de  la  pratique  des  ventilations,  Ton  en  déduirait 

1=1,205,       ^.=1,452,        (i- 1^=0,042, 

par  conséquent  la  formule  de  M.  Péclet  donnerait 

P-p=(^.-l)p=0,452p, 

(n«  Zêi,  1"  Tol.,  Traité  de  la  chaleur)  y  tandis  que  celle  que  l'on  dédu't  du 
principe  des  forces  vives  donne 


P-P=(5-l)V=0,042p. 


L'on  voit  par  cette  comparaison  que  la  formule  admise  par  M.  Péclet  con- 
duit à  une  estimation  de  la  difTéreoce  des  pressions  plus  que  décuple  de 
celle  que  Ton  déduit  du  principe  des  forces  vives  et  des  observations  de 
V.  Pecqaeur. 
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et  appelant  Y  la  vitesse  de  passage  par  oet  (Mîfice,  la  perte 
de  force  Tire  après  rentrée  serait 


ll(V-C)'=Mc'(j^,-iy 


(q*  165,  Hydraulique)^  en  admettant  que  Pair  ne  change  pas 
de  densité  an  passage.  Ce  cas  se  présente  dans  les  cheminées 
dont  rentrée  est  rétrécîe  ponr  en  activer  le  tirage,  et  dans  le 
passage  de  Tair  à  travers  les  grilles  des  foyers  ou  par  les 
tayaux  d'échaaflement  des  calorifères. 

98.  Perte  de  force  vive  à  chaque  coude.  —  S*il  y  a  dans  la 
direction  da  conduit  on  de  la  cheminée  des  changements 
bmsqnes,  ils  donneront  lien,  comme  on  sait,  à  des  contrac- 
tions et  à  des  pertes  de  force  vive  dont  chacune  sera  repré- 
sentée par  un  terme  de  la  forme 


«•(^s-'-O'"* 


(n*  160,  Hydraulique)^  en  nommant  m"  le  coefficient  de  la 
dépense  au  passage  par  ces  coudes,  lequel  ne  doit  pas  beau- 
coup s'éloigner  de  0,70.  Cette  expression  suppose  qu^avaut  et 
après  le  coude  la  section  transversale  du  tuyau  est  égale  à  celle 
A  de  la  cheminée.  Dans  ce  cas  il  fondra  ajouter  cette  perte  de 
force  vive  aux  précédentes  autant  de  fois  qu*il  y  aura  de  cou- 
des brusques  de  même  dimension,  on  introduire  un  terme 
analogue  pour  chaque  coude  particulier. 

09.  Rencontre  de  deux  conduits.  —  Il  se  produit  un  effet 
analogue  quand  deux  conduits  d'air  se  rencontrent  sous  un 
certain  angle,  et  cette  rencontre  doune  toujours  naissance  i 
des  tourbillonnements,  à  des  contractions  d'où  résultent  des 
pertes  de  force  vive  et  par  suite  de  travail  moteur. 

100.  Perte  de  force  vive  causée  par  un  élargissement  du  «m- 
duit.  —  S*il  y  a  un  élargissement  de  la  conduite,  il  se  pro- 
duit encore  à  cet  endroit  une  perte  de  force  vive  d'autant 
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plus  grande  que  cet  élargissement  est  plus  considérable  par 
rapport  à  la  section  de  la  conduite  et  qui  a  pour  expression 


M(U  — U?=MU«(l— gV 


(n""  186,  Hydraulique)^  en  nommant  U'  la  vitesse  dans  la  sec- 
tion élargie,  et  0  l'aire  de  cette  section.  Ce  cas  se  présente 
lorsque  des  conduits  de  ventilation  débouchent  dans  une 
cheminée  générale. 

toi.  Récapitulation  des  pertes  de  force  vive.  —  Toutes  ces 
pertes  de  force  vive  ne  se  produisent  pas  toujours,  et,  pour 
la  facilité  des  applications,  nous  les  récapitulerons  dans  le 
tableau  suivant,  afln  que,  suivant  les  cas,  on  puisse  y  trou- 
ver leur  expression. 

I*»  Perte  de  force  vive  à  l'entrée  de  la  con- 
duite si  l'orifice  d'entrée  a  la  même  sec- 
tion que  la  conduite  :  M  ( 1  )  U*; 

si  Toriflce  d'entrée  a  une  section  A'  plus 
petite  que  celle  du  tuyau»  m'  étant  le 

coefficient  de  contraction  :  M  (— rrr — 1  )  U'; 

2<*  Perte  de  force  vive  à  chaque  coude  rec* 
tangulaire(m"=0,70àO,60  en  moyenne):  M  (—,—  n  U*; 

3o  Perte  de  force  vive  à  chaque  élargisse- 
ment (0  section  élargie)  :  **  (^~  n)  ^' 

Dans  toutes  ces  expressions,  la  masse  M  du  fluide  écoulé 
en  une  seconde  est  la  même. 

i02.  Équation  générale  du  mouvement  de  Vair  dans  les  ctr-- 
cuits  de  ventilation.  —  En  supposant  que  toules  ces  causes  de 
perte  de  force  vive  et  de  travail  moteur  se  présentent  dans 
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une  même  circulation  d'air,  le  principe  des  forces  vives  ap- 
pliqué à  cette  circulation  conduirait  à  la  relation  suivante  : 

MV.«+M  (i-iyu.+M(;;^,-l)V+M(i.-l)*U« 

+  M(l-^)u'  =  2:(D-d)AHU-2^'. 

On  remarquera  que,  dans  cette  équation  générale,  la 
masse  de  l'air  qui  passe  à  chaque  section  en  une  seconde  est 
la  même,  et  que  dans  l'expression  de  sa  valeur 

„     dAU 

g 
d'où  Ion  lire  —  =  t> 

d  est  la  densité  de  cet  air  correspondante  à  sa  température 
et  a  pour  valeur 

1.30 


d  = 


l+at' 


a  étant,  comme  on  le  sait,  le  coefficient  de  dilatation  de 
l'air  et  égal  à  0,003665. 

On  a  de  même  pour  calculer  la  densité  D  de  l'air  extérieur 
la  relation 

n-    ^30 

U  suit  de  là  que,  dans  l'équation  précédente  et  dans  toutes 
celles  que  nous  en  déduirons,  on  pourra  remplacer  les  den- 
sités par  leur  valeur,  en  fonction  des  températures  qui  sont 
toujours  faciles  à  déterminer. 

On  a  aussi,  d'après  les  notations  précédentes, 

V,=J^u     et     ^=^i 
*      wijAi  g       A 
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de  sorte  qu'eu  divisant  les  deux  membres  par 

M  =  — 

9 

réquation  générale  ci-dessus  devient  : 


attendu  que,  d'après  les  expressions  précédentes  des  densités 
en  fonction  des  températures,  l'on  a  : 

n— rf_fl(^— T) 

d    ~i+aT' 

105.  Observation  sur  une  erreur  de  Jf.  Péckt^  —  M.  Péclet  a 
admis,  dans  la  3*  édition  (page  37,  yo).  P')» 

D— d_a(<— T) 
d    "^    l+at  ' 

erreur  qui,  dans  bien  des  cas,  peut  altérer  très-notablement 
les  résultats;  car  tandis  que  la  température  T  de  l'air  exté- 
rieur ne  varie  guère,  pour  les  cas  d'application,  que  de 
-|-10  à  —  lO*,  ce  qui  donne  pour  le  dénominateur  1+^T 
les  valeurs 

1  +  0,003665  X 10  =5 1 ,03665 

et  1  —0,003665  X 10=  0,96335, 

dont  le  rapport  est      5^96335  =  1  »076; 

la  température  de  l'air  évacué  varie  dans  des  limites  beau- 
coup plus  étendues,  et  le  dénominateur  admis  par  M.  Péclet 
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peut  acquérir  des  valeui's  excessirement  différentes.  Ainsi 
l'on  a  pour 

«=10«  I      25»      I      50*      j    100»    I    200»    j    300<» 

l-f.a{=  1,03665  I  1,09162  |  1,18325  I  1,3665  |  1,7330  |  2,0995 

ce  qui  montre  que,  tandis  que  dans  les  applications  le  déno- 
minateur réel  1  +aT  varie  fort  peu,  ou  de  moins  de  ^  de  sa 
valeur  moyenne,  qui  est  à  peu  près  l'unité,  celui  que  Ton 
trouve  dans  toutes  les  formules  de  la  3*  édition  du  Traité  de 
la  Chaleur  de  M.  Péclet,  et  qui  est  1  +af,  peut,  selon  les  don- 
nées des  applications  à  faire»  varier  de  1  à  2,  ce  qui  expose 
à  de  graves  erreurs. 

104.  Valeur  de  la  vitesse  dans  la  cheminée  d^évacuation.  — 
De  Téquation  ci-dessus  Ton  tire 

7  ..(£i^)n 


on 


105.  Expression  du  volume  dair  écoulé  par  la  cheminée.  — 
Il  résulte  de  cette  expression  que  le  volume  d'air  à  la  tem- 
pérature { écoulé  en  une  seconde  par  la  cheminée  dont  la 
section  est  A  a  pour  valeur 

expression  dans  laquelle  on  pourra  souvent  admettre  que 
1  -foT  diffère  peu  de  Tunité. 

106.  Influence  de  la  valeur  des  différentes  quantités  qui  en- 
trent dans  celte  expression.  —  11  importe  de  se  rendre  compte 
de  Tinfluence  relative  des  différents  éléments  de  cette  ex- 
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pression  sur  le  volume  d'air  évacué  par  la  cheminée..  Cher- 
chons i  la  mettre  en  évidence,  en  commençant  par  ceux  qui 
entrent  dans  le  dénominateur. 

107«  Influence  de  la  section  de  la  cheminée.  —  Remarquons 
d*abord  que  le  volume  Q  étant  proportionnel  à  l'aire  A  de  la 
section  de  la  cheminée,  cette  quantité,  dont  ou  peut  presque 
toujours  disposer,  exerce  une  influence  très-prépondérante 
sur  la  valeur  de  ce  volume.  Elle  entre,  il  est  vrai,  au  déno* 
minateur  de  l'expression  de  la  vitesse,  mais  nous  verrons  par 
quelques  applications  qu'elle  influe  peu  sur  la  valeur  de 
celle-ci.  Lors  donc  que  l'on  aura  disposé  les  appareils  et  réglé 
leur  marche  de  manière  à  obtenir  une  vitesse  convenable 
dans  la  cheminée,  ce  qui  est  la  vraie  difGculté  du  problème 
à  résoudre  dans  chaque  cas,  il  sera  toujours  faV^ile,  dans  les 
circonstances  ordinaires,  d'assurer  l'écoulement  d'un  volume 
voulu  d'air  en  proportionnant  convenablement  l'aire  A  de 
section  de  la  cheminée. 

108.  Influence  du  facteur 

h  —  d_a(t—l) 
d     ""l+aT" 

Ce  facteur  entrant  sous  le  radical  au  numérateur  de  la  valeur 
de  la  vitesse  U,  on  voit  que  cette  vitesse  croît  seulement  pro- 
portionnellement à  sa  racine  carrée,  et  par  conséquent 
d'autant  plus  lentement  qu'il  devient  plus  grand.  Il  y  a  donc, 
par  ce  seul  motif,  lieu  d'en  renfermer  la  valeur  dans  des  li- 
mites assez  restreintes,  et,  en  outre,  comme  l'excès  t—T  de 
la  température  intérieure  dans  la  cheminée  sur  celle  de  l'air 
extérieur  donne  lieu  à  des  pertes  de  chaleur  croissantes  avec 
cette  température  t,  c'est  une  raison  de  plus  pour  donner 
la  préférence  aux  moyens  qui  permettent  d'obtenir  la  valeur 
nécessaire  de  la  vitesse  U  sans  employer  des  températures 
élevées.  On  voit  aussi  que  si  l'on  peut  régler  la  marche  des 
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appareils  d'écbauffement  de  Tair  dans  la  chemiiiée  d'appel 
de  façon  que  le  rapport 


B—d_a'i—'r) 
d     ~  1  +  oT 

reste  le  même,  malgré  les  Tarialions  de  la  températore  exlé- 
rieure  T,  toos  les  autres  éléments  de  la  question  restant  les 
mêmes,  la  vitesse  U  d*écottIement  dans  la  cheminée  et  par. 
conséquent  le  Yolame  d*air  qu'elle  débitera  resteront  con- 
stants. Or  l'expression  ci-dessus  montre  qu'il  suffira  de  ré- 
gler la  température  t  de  l'air  dans  la  cheminée^  de  façon  que 

l T 

le  rapport     .    ^  soit  toujours  le  même. 

U  y  a  de  plus  lieu  de  remarquer,  comme  nous  l'ayons  déjà 
fait,  que,  par  suite  de  la  petitesse  da  coefficient  de  dilatation 
de  l'air,  a =0,003665,  et  dans  les  limites  restreintes  entre 
lesquelles  Tarie  la  température  T  de  l'air  extérieur,  le  déno- 
minateur 1  +aT  diffère  généralement  Irès-peu  de  l'unité,  et 
il  suffira  de  rendre  constante  la  différence  t—T  des  tempéra- 
tures intérieure  et  extérieure. 

109.  Conséquences  pratiques.  —  Par  conséquent,  dans  la 
pratique,  on  satisfera  à  très-peu  près  à  la  condition  que  la 
▼itesse  D  et  le  volume  d'air  écoulé  soient  constants,  si  l'on 
règle  la  marche  des  appareils  de  chauffage  de  façon  que 
l'excès  de  la  température  de  l'air  dans  la  cheminée  sur  la 
température  extérieure  soit  toujours  le  même,  ce  qui  en 
réalité  ne  présente  pas  de  difficultés  sérieuses,  et  ce  qui  est 
d'accord  avec  l'expérience,  comme  nous  le  ferons  voir  plus 
tard. 

liO.  Variation  du  facteur  kl — ^  avec  la  température.  — 

Mais  la  conséquence  précédente  n'est  admissible,  comme 
règle  pratique,  que  dans  les  limites  assez  restreintes  où  fonc- 
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tionnent  ordiuaireinent  les  appareils  de  yentilation,  et  il  con- 
fient de  faire  remarquer  que  le  facteur 


*-i-^=V^^ 


(t-T) 


+aT 


qui  entre  dans  Teipression  de  la  vitesse  d'écoulement  U  dans 
le  tuyau  de  la  cheminée,  et  sur  lequel  inQue  exclusivement 
l'élévation  de  température  qui  se  produit  dans  cette  chemi- 
née,  ne  crott  pas  en  réalité  proportionnellement  à  la  diffé- 
rence I — ^T  des  températures,  et  par  conséquent  à  la  quantité 
de  chaleur  développée  ou  de  combustible  brûlé. 

Si,  par  exemple,  nous  comparons  les  valeurs  de  ce  facteur 
correspondantes  à  des  températures  t  égales  à  100*  et  à  200®, 
nous  trouverons  les  résultats  suivants  en  partant  de  T=0: 

D  =  l«»,298; 
t=100»;     d=0^»,95;     ^^  =  0,3663; 

«  =  200«;     d  =  0^,7kS9;     ?^=^  =  0,7332. 


Le  rapport  de  ces  valeurs  est 
0,7332 


0,3663 


=  2,.0001, 


dont  la  racine  carrée  est  1,414. 

Par  conséquent,  en  élevant  la  température  de  l'air  de 
100  à  200*,  c'est-à-dire  en  la  doublant,  on  n'augmenterait  au 
plus  la  vitesse  que  dans  le  rapport  de  1,00  à  1,414. 

De  même,  si  l'on  poussait  la  température  dans  la  cheminée 
à  400*,  on  trouverait  : 

d  =  0^»^,5263 

et  ^^=1,4664. 
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Le  rapport  deeeUefaleoràodlequicDrrespGodàt^lC-O* 
ferait 

1,4664 


0,3663 


=  4,.>G3, 


dont  la  ladne  carrée  est  2,00.  Aioâ,  en  quadruplant  ia 
température,  on  n^angmenterait  la  Titesse  d'écookmcnt 
qoe  dans  le  rapport  de  l  à  2,00. 

On  Toit  par  là  qn'ootre  les  inconTénîents  qne  présente, 
pour  rotilisalion  de  la  puissance  motrice  de  la  chalenr,  Fac- 
O'oisseroent  de  la  Tîtease,  ainsi  qne  nous  allons  le  montrer 
toot  i  l'heure.  Il  ya  nn  anlre  motif  important  à  ne  jas  accroî- 
tre an  delà  de  certaines  limites  assez  restreintes  la  temptea- 
tore  des  cheminées  d'appel. 

lil.  Table  des  démîtes  de  tair  à  différetUes  tanpèratuns.  — 
Qooiqoc  les  températures  soient,  par  les  transformations  pré- 
cédentes,  expliciteraent  introduites  dans  les  formules  à  la 
place  des  densités ,  il  ne  sera  pas  inutile,  pour  certains  cas, 
de  donner  ici  une  table  des  Taleurs  des  densités  de  Pair  aux 
différentes  températures,  depuis  20*  au-dessous  de  0  jusqu'à 
130*  au-dessus. 

On  s'est  servi  pour  le  calcul  de  la  formule 


1  X  0,003665  r 
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TABLE  DES  DENSITÉS  DE  L*AIR  A  DIFFÉRENTES  TEMPÉRATURES. 


DC:«SIT«. 

TBVrtll. 

DB!ISI1É. 

TBVPÉK. 

DBmiTÉ. 

TEMPiR 

vbsisitA. 

k 

k 

k 

k 

—  20» 

1,400 

+  18* 

1,217 

+  56» 

1,077 

+  w 

0,965 

18 

1,389 

20 

1,209 

58 

1,070 

96 

0,960 

16 

1,378 

22 

1,201 

60 

1,064 

98 

0,955 

U 

1,368 

24 

1,197 

62 

1,058 

100 

0,950 

12 

1,358 

26 

1,185 

64 

1,051 

102 

0,9448 

10 

1,347 

28 

1,177 

66 

1,045 

104 

0,9398 

8 

1,337 

30 

1,169 

68 

1,039 

106 

0,9348 

6 

1,327 

32 

1,161 

70 

1,033 

108 

0,9299 

4 

1,318 

34 

1,154 

72 

1,027 

110 

0,9251 

2 

1,311 

36 

1,146 

74 

1,021 

112 

0,9203 

0 

1,298 

38 

1,139 

76 

1,015 

114 

0,9155 

+    2 

1,285 

40 

1.132 

78 

1,009 

116 

0,9108 

4 

1,279 

42 

1,124 

80 

1,004 

118 

0,9061 

6 

1,270 

44 

1,118 

82 

0,998 

120 

0,9015 

8 

1.261 

46 

],ill 

84 

0,992 

122 

0,8070 

10 

1 ,252 

48 

1,104 

86 

0,986 

124 

0,8925 

12 

1,243 

50 

1,097 

88 

0,981 

126 

0,8880 

14 

1,234 

52 

1,090 

90 

0,976 

128 

0,8836 

16 

1,2Î6 

54 

1,083 

92 

0,970 

130 

0,8791 

112.  Influence  de  la  hauteur  de  la  cheminée.  —  La  hauteur 
H  de  la  cheminée  entrant  au  numérateur  à  la  première  puis- 
sance SOUS  le  radical,  il  s'ensuit  que  Tinfluence  de  ce  facteur 
sur  la  vitesse  U  n'est  aussi  proportionnelle  qu*à  la  racine 
carrée  de  la  hauteur  de  la  cheminée  ;  c'est  ce  que  l'on  sait 
déjà. 

II  est  vrai  que  cette  hauteur  entre  implicitement  dans  la 
longueur  L  des  conduits;  mais  comme  ce  terme  n'a  pas  tou- 
jours une  très-grande  influence  sur  la  valeur  de  la  vitesse  et 
que,  dans  le  cas  contraire,  la  hauteur  H  n'est  plus  qu'une 
fraction  de  la  longueur  L  des  conduits,  la  conséquence  pré- 
cédente reste  sensiblement  exacte.  Nous  en  fournirons  plus 
loin  des  exemples  par  quelques  applications. 

1 15.  Influence  des  termes  du  dénominateur  de  la  valeur  du 
volume  d'air  Q.  —  Passons  maintenant  aux  termes  du  déno- 
minateur, et  remarquons  d'abord  que  tous  ces  termes  sont 
positifs  et  tendent  par  conséquent  à  diminuer  la  vitesse  U  de 
l'air  dans  le  conduit. 
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n  importe  donc,  pour  la  facilité  de  réconlement  et  pour 
l'énergie  du  tirage  des  cheminées  ou  des  circulations  d*air  et 
de  gaz  dans  les  conduits,  d'atténuer  autant  que  possible  la 
valeur  de  tous  les  termes  qui  entrent  dans  ce  dénominateur. 

Quant  à  ceux  qui  proviennent  des  forces  vives  perdues,  on 
y  parviendra 

1*  En  facilitant  l'entrée  de  l'air  par  des  formes  arrondies 
qui  diminuent  la  contraction  et  donnent  au  coefficient  m  une 
plus  grande  valeur. 

2*  En  évitant  les  coudes  et  les  changements  brusques  de 
direction  ;  si  l'on  ne  peut  les  supprimer,  en  arrondissant  les 
angles  de  manière  à  atténuer  la  contraction  et  les  dilatations 
de  la  veine  fluide,  qui  en  sont  la  conséquence. 

Z""  En  évitant  tout  élargissement  du  conduit  qui  ne  serait 
pas  tout  à  fait  obligatoire. 

4''  Quant  au  terme  relatif  au  frottement  des  parois,  qu'il 
est  impossible  d'annuler,  on  fera  en  sorte  que  la  surface  de 
ces  parois  soit  aussi  unie  que  possible  et  ne  présente  point 
de  saillies  plus  ou  moins  irrégulières,  comme  cela  arrive  trop 
souvent  dans  les  constructions  en  maçonnerie. 

L'état  de  poli  plus  ou  moins  grand  des  surfaces  contre 
lesquelles  l'air  frotte  doit  avoir  une  influence  considérable 
sur  la  valeur  du  coeflicient  p.  On  sait,  en  eflet,  d'après  les 
expériences  récentes  de  feu  H.  Darcy  *,  que,  selon  que  les 
parois  des  tuyaux  en  fonte  sont  propres  ou  seulement  recou- 
vertes de  ces  dépôts  légers  de  limon  qui  ne  forment  cependant 
pas  une  surface  rugueuse,  le  coefficient  du  frottement  de 
l'eau  le  long  des  parois  passe  de  la  valeur  0,000  433,  relative 
aux  tuyaux  bitumés,  à  celle  de  0,000  584  pour  les  tuyaux  en 
fonte  neuve,  et  à  celle  de  0,001  168  pour  les  tuyaux  eu  fonte 
recouverts  de  dépôts  **. 

Il  est  donc  fort  probable  que  la  valeur  p  =  0,0032  adoptée 


*"  Recherches  expérimentales  reloHtee  au  mouvement  de  Veau  dams  les 
tuyaux j  par  H.  Darcy,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées. 
**  Leçons  de  mécanique  pratique-hydraulique,  3*  édit.,  page  168. 
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par  MM.  Girard,  d*Âabuisson  et  Poncelet  *  pour  le  cas  des 
tuyaux  en  fonte  des  conduites  de  gaz  devrait  être  beaucoup 
plus  élevée  pour  des  conduites  et  pour  des  cheminées  en 
maçonnerie.  Des  expériences  faites  à  ce  sujet  par  M.  Péclet 
semblent  indiquer  qu'il  en  est  réellement  ainsi. 

5*  Le  premier  terme  du  dénominateur  est  relatif  au  cas  où 
la  cheminée  est  terminée  par  un  oriflce  dont  la  section  Ai  est 
plus  petite  que  la  section  A  du  tuyau  et  donne  lieu  à  une 
contraction  dont  le  coefficient  est  m. 

On  voit  que  dans  tous  les  cas  la  fraction  -^  sera  plus 

grande  que  l'unité,  et  que  par  conséquent  l'emploi  d'un 
semblable  dispositif  diminue  la  vitesse  U  dans  la  cheminée, 
et  par  suite  le  volume  Q  =  AU  qu'elle  peut  débiter.  Nous 
Terrons  plus  loin  dans  quelles  proportions. 

114.  Économie  dans  la  dépense  de  combustible  qui  peut  ré- 
sulter des  proportions  convenables  des  passages  et  des  cheminées. 
—  La  discussion  des  valeurs  des  différents  termes  qui  entrent 
dans  le  dénominateur 

'=v/(;^,)'-(i-)'+(À-)"+(i-')"H'-S)'+^ 

i  laquelle  nous  venons  de  nous  livrer  nous  a  déjà  montré 
qu*en  diminuant  la  valeur  de  ces  termes  par  des  proportions 
convenables  on  pouvait  augmenter  le  volume  d'air  écoulé  et 
appelé  par  la  cheminée. 

Mais,  outre  cette  influence  des  proportions  et  de  la  dispo- 
sition des  passages,  la  section  A  de  la  cheminée  principale 
en  exerce  une  bien  plus  prépondérante  sur  les  volumes  d'air. 
n  importe  d'appeler  l'attention  sur  cette  section,  car  elle  a  une 
grande  influence  sur  la  dépense  de  combustible  dans  les  ap- 
pareils de  ventilation. 

En  effet,  si  nous  nous  reportons  à  la  valeur  Q'  du  volume 


•  Cours  de  Mécanique  appliquée  y  par  U.  Poncelet,  édition  lithogrt- 
phiée  de  l'école  de  Metz. 
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d'air  à  la  température  extérieure  T,  qui  peut  être  évacué  par 
seconde  et  qui  est  (n''  il 8) 


nous  Yoyons  que  ce  volume  ne  croissant  que  proportionnel- 
lement à  la  racine  carrée  de  la  hauteur  H  de  la  cheminée 

I  —  T 
et  à  la  racine  carrée  du  facteur  .  ., ,  tandis  qu'il  aug- 

(1  -f-  ai) 

mente  en  proportion  directe  de  la  section  transversale 
moyenne  de  la  cheminée,  il  y  a  tout  avantage  à  augmenter 
cette  section  plutôt  qu'à  faire  croître  la  température  de  l'air 
dans  la  cheminée. 

Ainsi,  par  exemple,  si  nous  supposons  successivement 
I  =  20*  et  (  =  80*,  la  température  extérieure  T  étant  dans  les 
deux  cas  supposée  égale  à  \0\  nous  trouvons  pour  ^=  20* 


pour  t  =  80* 


I— T 

2,946 


{l+air 


(T+^7  =«•"«' 


de  sorte  que  la  température  de  l'air  dans  la  cheminée  ayant 
été  accrue  dans  le  rapport  de  80^  à  20*  ou  quadruplée,  le 
volume  d'air  à  la  température  extérieure  appelé  par  la  che- 
minée n'aurait  augmenté  que  dans  le  rapport  de  6,470  k 
2,946  ou  de  1  à  2,19;  tandis  que  si  la  température  dans  la 
cheminée  restant  égale  à  20*  la  section  de  cette  cheminée 
avait  été  à  peu  près  doublée  ou  accrue  dans  le  rapport  de  1 
à  2,19,  on  aurait  obtenu,  sans  augmentation  de  dépense 
journalière,  &  Irès-peu  près  le  même  résultat. 

Or  la  consommation  du  combustible  croit  comme  l'excès 
f  —  T  de  température  qu'il  s'agit  de  communiquer  à  Taîr 
évacué,  et  dans  Thypothèse  précédente  cet  excès  varie  de  10' 
70*.  Par  conséquent,  pour  obtenir  le  même  résultat  que  pro- 
duirait la  dépense  une  fois  faite  de  la  construction  d'une  chc- 
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minée  dans  le  rapport  de  A  à  3,19  A»  il  faudrait,  avec  une 
cheminée  dont  la  section  ne  serait  que  A,  dépenser  en  service 
journalier  sept  fois  plus  de  combustible. 

Cette  comparaison  met  en  évidence  Tavantage  que  pré- 
sentent les  grandes  sections  au  point  de  vue  de  l'économie 
de  combustible. 

Hais,  en  tenant  grand  compte  de  ces  conséquences,  il  ne 
faut  pas  perdre  de  vue  que  la  stabilité  de  la  ventilation  exige 
que  les  vitesses  atteignent  au  moins  1  à  2  mètres  dans  les 
dieminées  principales  d'évacuation,  et  que  le  débouché  de 
la  cheminée  soit  disposé  de  manière  à  mettre  leurs  effets  à 
Tabri  de  l'action  variable  des  vents. 

115.  Valeur  des  différents  termes  qui  composent  le  dénomina- 
teur dans  diverses  hypothèses.  —  Les  dispositions  locales  et 
les  proportions  adoptées  pour  l'établissement  d'une  circula- 
tion d'air  ne  permettent  pas  toujours  de  réduire  autant  qu'il 
serait  désirable  les  valeurs  de  ces  termes;  mais  il  est  bon, 
en  attendant  que  des  expériences  suffisamment  exactes  et 
complètes  nous  aient  permis  d'en  déterminer  l'influence,  de 
chercher  à  l'apprécier  approximativement.  Examinons  donc 
ces  termes  séparément. 

1*'  Terme  :  (— r-)  •  Ce  terme  est  rdatif  à  la  vitesse  avec 

laquelle  l'air  s'échappe  de  la  cheminée. 

Si  cette  vitesse  était  la  même  que  celle  U  de  l'air  dans  la 
cheminée,  on  aurait 

A  ^  tTtiAi 


et  par  suite — t-=  !• 


Mais  il  convient  en  général,  pour  assurer  la  stabilité  de 
l'écoulement,  que  la  vitesse  de  sortie  Yi  soit  supérieure  à 
celle  U  qui  a  lieu  dans  le  tuyau;  et  comme  celle-ci  atteint 
rarement  2  mètres,  tandis  que  la  vitesse  Vi  doit  être  souvent 

VENT.  I.  12 
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de  3  mètres  et  plus,  fl  s'ensuit  qu^en  gdnéral  on  derra 
ftvoîr 

v.=  |u=i,5r, 

et  par  suite  ^=  A.  =  1,50 


<• 


ir3'=  '•»■ 


2«  TsiuB  :  f  —  -*  1  j  .  Ce  terme  est  relatif  à  la  perte  de 

force  vive  qu'éprouve  l'air  immédiatement  après  son  en- 
trée dans  le  tuyau,  où  il  pénètre  et  prend  la  vitesse  U. 
On  pourrait  le  rendre  &  peu  près  nul,  en  disposant  les  tx)n- 
tours  de  l'orifice  de  manière  que  la  contraction  y  fût  nulle, 
ou  à  très- peu  près,  ce  qui  donnerait 


m 


='  «'  (à-0'='- 


Mais  ces  dispositions  n'étant  presque  jamais  observées  et 
le  coefTicient  m  de  la  contraction  à  l'enUrée  étant  générale- 
ment estimé  égal  à  0,60*,  il  s'ensuit  que 

Il  convient  d'ailleurs  d'ajouter  que,  dans  les  .appareils  de 
ventilation,  on  est  très-souvent  obligé  de  placer  à  l'entrée 
des  conduits  des  grillages  destinés  à  s'opposer  à  l'introduc- 
tion des  corps  étrangers,  et  dont  la  présence  accroît  celte 
perte. 

Z*  Teriob  :  (ff^—  1  )  •  Ce  terme  est  relatif  au  cas  où, 

après  l'orifice  d'entrée  dans  le  tuyau,  il  se  trouve  une  sec- 


*  Je  crois  )  d'après  des  obserTations  liitas  à  l'occasion  d'eipérieaces  «ir 
la  ventilation ,  que  généralement  le  coefficient  m  ii'ei»t  pas  in£6riattr  àvQ.TO 
•i  i  0|80. 
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tion  plus  petite  ipie  celle  de  ce  tuyau.  Il  se  présente  liabi- 
tuellement  dans  les  cheminées  d'appartement,  dans  les  cas 
où  rappel  est  déterminé  par  une  source  de  chaleur,  telle 
qu'un  foyer  ordinaire,  comme  à  Mazas,  etc.,  ou  par  un  réci- 
pient de  Tapeur  ou  d'eau.chaude  placé  au  bas  de  la  chemi- 
née» Ce  terme  peut  acquérir  une  assez  grande  valeur,  quand 
tout  l'air  doit  passer  non-seulement  à  travers  la  grille  d'un 
loyer,  mais  encore  à  travers  le  combustible  qui  la  recouvre. 
Sans  jce  dernier  cas,  qui  a  été  Tolyet  d'études  spéciales  de 
plusieurs  auteurs,  et  en  particulier  de  H.  Tresca,  l'aire  A'  de 
passage  de  l'air  dans  la  cheminée  est  parfois  le  dixième  de 
Taire  A  de  section  de  la  cheminée. 

Mais  il  y  a  lieu  de  remarquer  que,  dans  beaucoup  de  cas, 
et  en  parlioulier  pour  les  cheminées  ordinaires,  le  terme 

C-TT,  —  l)  remplace  le  terme  ( n    qui  serait  relatif 

à  la  perte  de  force  vive  qui  se  produirait  dans  une  cheminée 
sans  rétrécissement. 

Dans  des  cas  pareils,  il  ne  doit  subsister  dans  la  formule 
que  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  termes.  Au  contraire,  dans 
les  cheminées  où  l'on  brûle  de  la  houille  ou  du  coke,  le 

terme  (—rr  —  l)  i  relatif  au  passage  de  l'air  à  travers  la 

griUe,  et  le  terme  ( --  —  l)  »  relatif  au  passage  de  l'air  chaud 

du  foyer  dans  la  cheminée,  doivent  subsister  simultanément 
dans  la  formule. 

Il  est  donc  important  d'examiner  ce  qui  a  lieu  pour  cha- 
que question  particulière. 

Nous  admettrons  successivement  et  comme  exemples  que 
l'on  ait 

mA 


«^  ;sT'=  '' 


'> 
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le  troisième  terme  qui  nous  occupe  prendra  alors  les  taleurs 


1 


«  (ot-  ••)■=  »'• 


cette  dernière  étant  relative  au  cas  d*un  foyer  d'aérage  où 
la  totalité  de  Tair  devrait  traverser  le  combustible  destiné  à 
l'échauffer. 

4«  Terme  :  (— —  l)  •  U  provient  des  pertes  de  foyce  vive 

qui  ont  lieu  à  chaque  coude.  Il  est  rare  qu'on  puisse  en  évi- 
ter tout  à  fait  rinfluence.  Les  cheminées  d'évacuation  de  l'air 
dans  les  lieux  ventilés  présentent  au  moins  un  coude,  et, 
dans  un  ensemble  de  circulation  d'au-,  il  7  en  a  presque 
toujours  trois  ou  quatre. 

En  admettant  ce  dernier  nombre  et  en  supposant  que 
m^=0,70,  ce  qui  est  une  supposition  favorable,  le  terme 

(—f,  —  n  devra  être  répété  quatre  fois  et  entrera  dans  le 

dénominateur  pour  la  valeur  ' 

5*  Terme  :  (  l-*?))  •  G^  terme  est  relatif  à  la  perte  de  force 

vive  qu'occasionne  tout  rélargisseAient. 

U  est  bien  rare  que  l'effet  que  ce  terme  représente  ne  se 
produise  pas  une  ou  plusieurs  fois.  Lorsque  Ton  considère 
un  ensemble  de  circulation  d'air,  cet  effet  a  toujours  lieu 
dans  la  cheminée  générale  d'évacuation,  au  débouché  des 
tuyaux  d'arrivée. 

La  plus  grande  valeur  de  ce  terme  correspond  au  cas  où 
l'aire  0  de  la  section  élargie  serait  assez  grande  par  rapport 
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à  celle  A  du  tuyau  pour  que  Ton  pût  regarder  ^  comme  nul. 
On  aurait  alors 


('-è)='- 

Nous  supposerons  seulement  : 


6«  Terme.  Enfin  le  dernier  terme  — j-^  provient  du  frot- 
tement de  Tair  dans  les  conduits. 
Lorsque  la  cheminée  est  à  section  circulaire,  on  a  : 

S      4 
Ï  =  D 


et  ce  terme  prend  la  forme  : 


"F- 


Gomme  nous  Tayons  déjà  dit,  le  coefficient  p  a  été  jusqu'ici 
principalement  déterminé  par  Texpérience  pour  des  conduits 
métalliques,  et  M.  Poncelet,  en  discutant  les  recherches  de 
MM.  Girard  et  d'Aubuisson,  a  admis  la  valeur  p=O,0O32. 

De  nouvelles  recherches  seraient  nécessaires  pour  savoir 
quelle  est  la  valeur  qui  conviendrait  pour  des  cheminées  en 
maçonnerie.  Nous  pensons  qu'en  attendant  les  résultats 
qu'elles  fourniront,  on  peut  admettre  la  valeur  p=0,0l 
pour  la  surface  rugueuse  des  cheminées.  Celte  valeur  coïti- 
cide  i  très-peu  près  d'ailleurs  avec  celle  que  l'on  déduit  des 
expériences  de  M/  Péclet. 

Le  rapport  g  dépend  des  conditions  locales  ;  il  atteint 
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quelquefois,  mais  surpasse  raremeut,  pour  les  cheminées  de 
ventilation»  la  valeur 

8L 
D'après  ces  évaluations,  le  terme  -g-  p  serait  alors  égal  à 

8X30X0,01=2,40. 

En  récapitulant  ces  appiiéciations  dont  plusieurs,  ainsi  que 
nous  l'avons  dit,  devraient  être  modiCées  selon  les  cas,  nous 
trouvons  pour  le  dénominateur  sous  le  radical  de  la  valeur 
de  la  idtesse  U  que  Tair  doit  prendre  dans  le  tuyau  selon  lès 
hypothèses  de 

ou  de 

m  A 

1"  terme  (j^Y 2,250  2,250 

2*  terme  (i  —  1  y 0,444  0,444 

3- terme  ^-^,— iV i,ooo  81,000 

4«ternie  (^^-^lY x k. . . . .  0,739  0,7» 

5f»t«n»:A— ^y 0,2SO  0,250 

©•tem»^ 2,400  2,400 

Total 7,083  87,083 

Ainsi  le  dénominateon  de  la  valeur  de  la  vitesse  de  l'aie 
dans  une  cheminée  peut,  par  l'effet  de»  perle&.  de  force 
vive  et  du  frottement,  et  surtout  par  la  disposition  dasoa 
arrivée  dans  la  cheminée,  varier  avec  les  données  précé- 
dentes de  7,083  à  87,083.  En  introduisant  ces  valeurs  dans 
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la  fornnile  du  n"»  lOft  qui  donne  la  vUesBell,  die  devient 
pour  le  premier  cas,. 


et  pour  le  second 

C=0.1071  ^IMEàE=0,lO,0^/I^^^ 

Siiles  pertes  de  force  yive  étaient  nulles  ainslque  le»  frot» 
tementa,  la  vkeflse  aiuradt  pour  ^enr  oelb.  de  la  quantité 
comprise  sous  le  radical,  et  Ton  voit  par  les  applications  nu- 
mériques ci-dessus  que  cette  vitesse  peut,  selon  les  cas,  être 
réduite  aux  f  ou  au  ^  de  cette  valeur. 

Ce  coefficient  de  réduction  dépendant  d'ailleurs  dans  cha- 
que cas  des  données  particulières,  il  importe  d'introduire  dans 
le  dénominateur  de  la  formule  générale  les  valeurs  particu- 
lières de  chacun  des  termes  qui  le  composent. 

Parmi  ces  termes,  celui  qui  présente  encore  le  plus  d*in- 
cerlilude,  c'estle.  terme  celatif  au  frottement  de  I^air  contre 
les  parois  de  la  cheminée,  pour  la  détermination  dliquel  de 
nouvelles  expériences  nous  semblent  nécessaires;  mais  on 
verra  cependant,  par  les  applications  que  nous  ferons  plus 
loin  de  cette  formule,  que  la  valeur  p=0,0i  paraît  déjà  con- 
duire à  des  résultats  assez  voisins  de  Tobservation  pour  qu'on 
puisse  l'admettre  au  moins  jusqu'à  de  nouvelles  recherches. 

118.  Température  de  Vair  ébacui  correspondante  au  maxi^ 
mum  de  poids  dé  cet  air.  —  Il  convient  de  remarquer'  que 
l'expression  précédente  de  la  vitesse  d'éooulemenL  U  qpi 
s'établit  dans  la  cheminée  et  celle  du  volume  Q  qui  passe 
par  cette  cheminée  sont  toutes  deux  relatives  à  de  Pair  à 
la  température  {  qui  a  lieu  dans  cette  cheminée. 

La  forme  de  ces  deux  expressions  montre  évidemment  que 
cette  vitesse  et  ce  volume  croissent  indéfiniment  avec  la  tem- 
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pérature  de  cet  air,  et  il  semblerait  donc  qu'il  y  aurait  avan- 
tage à  augmenter  de  plus  en  plus  cette  température. 

Mais  il  faut  remarquer  que  ce  n*est  pas  le  volume  de  Fair 
qui  sort  par  la  cheminée  qu*il  importe  d'augmenter,  mais 
bien  celui  de  Tair  qui  est  introduit  dans  leû  conduits  qui  7 
aboutissent.  Ainsi,  dans  le  cas  particulier  de  la  ventilation, 
c'est  le  volume  d'air  vicié  appelé  par  la  cheminée  et  évacué 
de  la  salle  qu'il  faut  rendre  le  plus  grand  possible,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs. 

Or,  si  nous  désignons  ce  volume  par  Q'  et  sa  densité  par  D 
le  poids  de  l'air  entré  dans  les  conduits  devant  être  égal  au 
poids  de  celui  qui  en  est  sorti,  nous  aurons  la  relation 

dQ=DO' 

par  conséquent  la  formule  précédente,  qui  nous  donne  le 
volume  d'air  Q  à  la  température  i  pourra  être  mise  sous  la 
forme 


<'='À\/'-'m^-W'^^\/é 


— T 

en  désignant  par  R  le  dénominateur  qui  est  indépendant  de 
la  température. 

Sous  cette  forme,  on  voit  que  le  volume  Q'  d'air  à  la  tem- 
pérature T  qui  sera  évacué  des  salles  peut  être  susceptible 
d'une  valeur  maximum  correspondante  à  une  certaine  tem- 
pérature t  de  celui  qui  sort  de  la  cheminée  qu'il  ne  convien- 
dra par  conséquent  pas  de  dépasser.  Ce  maxinmm  répond 

i T 

évidemment  à  celui  du  (acteur  77-7— ;»• 

En  posant 

x—l 
d'où  t=— 
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cette  fraction  prend  la  forme 

aa^  ci  [x         x^     ) 

dont  le  maximum  est  fourni  par  la  relation 
1        2(1  +  «T)_ 

) 
onpar  — «:  +  2(l  +  aT)  =  0 

d'on  Ton  déduit 

^_l_-j-2aT 
a 

Si  la  température  extérieure  T  était  égale  à  0,  cette  valeur 
de  la  température  maximum  se  réduirait  à 

11 

(=-= — :-- ==  272« 

a     0,003665 

pour  T=  10«  on  trouverait 

.  t=292^ 

117.  Observation  sur  cette  limiu.  —  On  remarquera  que. 
cette  limite  ;de  la  température  que  Tair  peut  prendre  avec 
avantage  dans  la  cheminée  d'évacuation  est  absolue  et  com- 
plètement indépendante  de  la  forme  et  des  dispositions  des 
appareils  de  circulation  dont  les  proportions  n'influent  que 
sur  le  facteur  constant 

de  Texpression   * 

de  sorte  quCelle  est  la  même  quelles  que  soient  les  propor- 
tions et  la  hauteur  même  de  la  cheminée. 
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118.  Yakur  du  volume  d*air  mamtmtmà  to  lamptfriaftfr»  m^ 

rieure  T  que  peut  (aire  évacuer  un  dispositif  dormi*  —  En  sub- 

l+2aT 

stituant  dans  lavalmir  du  volame  Q'  celle  de  t=—-^ 

a 

/'  p^t 
qui  correspond  au  maximum,  le  facteur  1/  .    .      .,  devient 


V 


i±l£j_T   _    / i 


et  Ton  a  pour  le  volume  maximum  Çf  qui  peut  être  évacué 
par  Tappareil  considéré 

A.  73 


Sous  celte  forme  l'expression  du  volume  d*air  à  la  tempé- 
rature extérieure  T  met  en  évidence Tinfluence  delà  hauteur 
de  la  cheminée,  et  surtout  rinfluence  prépondérante  de  la 
section  de  la  cheminée,  puisque  ce  volume  crott  en  pcopor- 
tion  directe  de  cette  section,  et  seulement  comme  la  racine 
carrée  de  la  hauteur  delà  cheminée. 

il&.  Observation  sur  la  température  des  cbemniudesfimr- 
neajux  de  chaudière  à  vapewr.  —  U  est  ass6£  remarquaUe  quo^. 
la  limite  de  la  température  correspondante  au  volume  maxi- 
mum. d*air  à  la  température  extérieure  T  dont  la  ebemlBèe. 
détermine  Tappdy  et  qui 

pour  T  =  0      est    l  =  272* 

et  pour  T==10*  est    t=29ap 

soit  à  très-peu  près  d*accord  avec  la  température  mojiemia. 
qui  s'établitdanrle?  cheminées  de  chaudières  à  vapeur  que 
l'expérience  a  conduit  à  proportionner  dû'tfeUe  sorte  que  la 
température  y  soit  en  moyenne  de  300*. 

M<.  Péclet^  dans  la  deuxième  édition  de  son  TtaUi  d$  la* 
chaleur  (vol.  I,  pages  165  et  suiv.)  s'était  occupé  de  la  re*- 
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cherche  de  la  température  oonrespondante  au  Diaximum.du 
volume  d*air  appelé  par  les  chemmées,  et  il.  était  parvemi. 
au  résultat  que  nous  venons  d'indiquer  ;  mais  les  formules 
qui,  dans  la  troisième  édition  du  même  ouvrage,  sont  sub- 
stituées à  celles  de  la  deuxième»  étant  inexactes,  elles  Font 
conduit  à  supprimer  cette  recherche  et  ses  conséquences,  dont 
il  n'est  plus  question  dans  la  troisième  édition. 

ifiA.  Beprésintatwn  graphique  des  formulés.—  Le&  formules, 
des  n<*  106  et  107,  qui  donnent  la  vitesse  U  et  le  volume  Q 
de  l'air  chaud  évacué  dans  la  cheminée,  peuvent  être  mises 
sous  la  forme 

/l£flff    

U=  V  i+aT/r^ 
K 

en  représentant,  comme  nous  l'avons  fait  aux  n"^  116»  et 
suivants,  par  K  le  dénominateur  indépendant  de&  tempé^ 
Fatnres. 

Sous  ces  formes,  qni  stnt  œlles  dea  équations^  de  deux 
paraboles  à  coordonnées-reetangulaires  passant  par  L'origine» 
elies  fi>nt  voir  que  la  wtosse  et  le:  volume,  de*  Taiv  obaud 
ëcoolé  sont  les  ordonnées  de  deux.  parid)oks4oait  les:abs€isr 
s» sont  les  excès  de  la  température  intérieure  de  la.ohemi- 
née  sor  la  température  extérieure  T  de  l'air  atasospbériquft. 
Cette  remarque  pourra  servir  à  vérifier  les  conséqvences  de 
la  théorie  par  la  représ^ilation  graphique: des  résultats. ds 
Fexpérience. 
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Quant  à  la  formule  qui  exprime  le  volume  d*air  à  la  ton- 
pérature  esctérieure  T  et  qui  est 

puisque  ce  volume  est  susceptible  d*uiie  valeur  maximum, 
si  on  le  représente  aussi  par  une  courbe  dont  les  abscisses 

soient  la  quantité ',    ^.|  et  les  ordonnées  les  valeurs  de  Q'^ 

il  est  évident  que  pour  la  valeur  de  Tabscisse  supérieure  à 

'I— TV 


+atJ~ïa{l+aTy 

que  nous  avons  trouvée  précédemment,  celles  de  Q'  ira  en 
décroissant. 

191.  Observations  relatives  au  cas  où  Voir  se  refroidit  nota- 
blement dans  la  cheminée.  —  Les  formules  précédentes  sont 
toutes  établies  dans  Thypothèse  qu'il  règne  dans  la  cheminée 
une  température  moyenne  assez  approximativement  uni- 
forme pour  qu'on  puisse  faire  abstraction  des  diflérences 
qui  peuvent  exister  entre  le  haut  et  le  bas  de  cette  che- 
minée. 

Cela  est  à  très-peu  près  exact  dans  les  cheminées  en  ma- 
çonneries, dans  lesquelles  la  circulation  d'air  est  régulière- 
ment établie,  mais  il  n'en  est  pas  à  beaucoup  près  de  même 
lorsqu'une  cheminée  en  tôle  ou  en  zinc,  sans  enveloppe,  per- 
met à  l'air  chaud  introduit  à  sa  partie  inférieure  de  se  refr<ti- 
dir  rapidement.  L'on  conçoit  dès  lors  que  les  pertes  de  cha- 
leur croissant  avec  la  température  etacquiérant  sur  l'effet  de 
la  puissance  motrice  une  influence  de  plus  en  plus  sadsible, 
le  volume  d'air  chaud  évacué,  ainsi  que  sa  vitesse,  ne  doivent 
plus  suivre  une  loi  représentée  par  une  courbe  parabolique/. 
C'est  en  effet  ce  qui  arrive,  comme  je  le  ferai  voir  par  la  dis-) 
cusston  des  résultats  d'observations  dues  à  divers  expérimen- 
tateurs. 
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ISHt.  Applicationt  à  divers  cas  particuliers»  —  Appliquons 
maintenant  la  formule  générale  du  n""  106  à  divers  cas  par- 
ticuliers, en  commençant  par  les  plus  simples. 

Tuyaux  courts.  —  Si  le  tuyau  est  assez  court  pour  que  Fon 
puisse  négliger  le  frottement  ainsi  que  la  perte  de  force  yive 
à  rentrée  et  s'il  ne  présente  ni  coudes,  ni  étranglements,  la 
formule  se  réduit  à 

A  (D-^)ii  


=  A  V 


V(<-T)H 
1+aT 


ou  plus  simplement 


{]=^!!l^y/2ga{t—T)H 

en  supposant,  comme  on  peut  le  faire  presque  toujours  pour 
les  applications  à  la  ventilation,  que  1+aT  diffère  peu  de 
ronité. 

Sous  cette  forme,  elle  montre  que  la  réduction  de  la  vitesse 
U  occasionnée  par  le  rétrécissement  du  tuyau  à  son  extré- 
mité sera  toujours  d'autant  plus  grande  que  le  coefficient  nti 
et  Torifice  A«  du  débouché  seront  plus  petits. 

Lorsque  la  cheminée  est  terminée  par  un  ajutage  conique, 
pour  lequel  fni=0,93  ou  0,96  et  différerait  par  conséquent 
assez  peu  de  Tunité^  la  formule  indiquerait  que  la  vitesse  U 
serait  alors  réduite  à^  pep  près  dans  le  rapport  des  aires  des 
sections  de  passage.  Uetpérience  nous  a  donné,  pour  ce  cas, 
mie  réduction  moindre,  mais  pour  celui  où  l'ajutage  serait 
^n  cône  dont  les  arêtes  seraient  inclinées  à  45*  environ  sur 
Taxe,  ce  qui  peut  correspondre  à  un  cofflcient  de  contrac- 
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tion  égal  à  0,75  ou  0,80,  elle  indique  une  TUesseà  pou  près 
proportionneDe  à  cette  section  de  pasnge  *• 

125,  Cheminée  droite.  —  S*il  s*agît  d*une  cheminée  verti- 
cale sans  coude»  comme  celles  en  tôle  qui  ont  servi  aux 
expériences  du  Conservatoire,  sur  FaspiraGon  produite  par 
la  combustion  du  gaz,  la  formule  devient  pour  le  cas  où  le 
tuyau  débouche  dans  l'air  à  gueule-bée 


V 


,„gy;H  0.  ^^ 


■-(à-)' 


2SL. 

~r"P 


attendu  que 


S      4 


D' étant  le  diamètre  du  tuyau. 

La  valeur  du  coefficient  m  à  rentrée  du  tuyau  est  ordinai- 
rement estimée  égale  à  0^60,  cependant  nos  expérïences  sur 
les  ventilateurs  aspirants  nous  ont  indiqué  celle  de  0,90.  Nous 
continuerons  malgré  cela  et  jusqu'à  plus  ample  étude  à  -foire 
fns=0,60  et  pour  les  tuyaux  en  tôle  à  surface  unie  qui  ont 
servi  à  nos  expériences  nous  ferons 

^0,00M. 

La  formule  deviendra  alors  pour  ce  cas 

y     1,445+0,0256  g,       y      l,445+0,DÎ58g;. 


•  Annala  du  Comervatoire  des  Arts  et  Vitien,  aTril  1861 ,  -pfge  H. 
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Sous  cette  forme,  elle  montre,  eomme  la  formule  gôné- 
rale,  que  la  vitesse  d'écoulement  croit  : 

!<"  Proportionnellement  à  la  racine  oarr4e  de  la  hauteur  de 
la  cheminée; 

2*"  ProportiODnellement  à  la  o^ciae  carrée  du  rapport 
~    qui  est  celui  de  TexcàB  de  ia  densité  de  Tair  exté- 
rieur sur  la  densité  de  l'air  intérieur  à  la  densité  de  cet 
air  extérieur,  ou  proportionnellement  à  la  racine  carrée 

i X 

du  rapport     ,    ^  ou  à  peu  près  à  la  racine  carrée  de  la 

différence  e—T  des  températures.; 

3*  En  raison  inverse  de  la  racine  carrée  d'un  dénominateur 
dans  lequel  le  terme  i  +  (^ — i  )  a  au  plus  pour  valeur 

1,445  et  où  le  terme  0^0256  ^  relatif  au  frottement  peut 

acquérir  une  valeur  au  moins  égale  et  parfois  supé- 
rieure. 


Car  d  le  rapport  de  la  longueur  de  la^sheminée,  supposée 

Qtôle 
Ton  a 


en  tôle,  à  son  diamètre  atteint  seulement  la  valeur  g =50, 


0,0256  g7=  1,28; 


tandis  qro  1+  ( ij  atteint  à  peine  la  valeur  1,445  et 

reste  presque  toujours  bien  inférieur^  H  convient  même  de 
rappeler  que,  pour  les  cheminées  en  maçonnerie,  le  coefll- 
«ient  ^  de  la  résistance  des  parois  doit  atteindre  probable- 
msai  une  valevr  Jiien  supérieure  à  0,0032  et  que  l'on  ne  doit 
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goère  estimer  au-dessous  de  ^=0,01  ce  qui  donnerait  à  la 
formule  l'expression 


V 


2goH(t— T) 


i+(i_,y+o,o8^' 

qui  pour  m=:0,60  devient 


de  sorte  que  si-^  =  50  la  formule  deviendrait 


y  o     H(t— T) 
U=\/  '^^iW 

V  2,4 


H4.  Examen  dCune  formule  pratique.  —  M.  Péclet,  dans  la 
première  édition  de  son  Traité  de  la  chaleur  (pages  242  et  suiv.)» 
avait  cru  pouvoir  déduire  des  expériences  qu'il  avait  faites 
sur  des  cheminées  cylindriques  verticales  les  formules  sui- 
vantes pour  déterminer  la  vitesse  moyenne  de  Tair  : 


Cheminée  ea  terre  cuite U=  ®»®^\/^§^y 

Cheminée  en  tôle U=  14,00  y^^J^ 

Cheminée  en  fonte u  =  19,80i/^^^ 

Depuis  il  a  reconnu  (3*  édit.,  1*'  vol.,  p.  200)  que  le  mode 
d'observation,  de  la  vitesse  qu'il  avait  employé,  faute  d'ané- 
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momètres,  élait  trop  imparfait  pour  conduire  à  des  résuUats 
exacts,  et  il  n'a  pas  reproduit  ces  formules. 

Mais  quelques  ingénieurs  praticiens  ont  cherché  à  les  mo« 
difier  en  faisant  varier  les  coefficients  de  manière  à  repré- 
senter, avec  une  exactitude  suffisante,  les  résultais  de  l'expé- 
rience. Avant  de  parler  des  formules  usuelles  auxquelles  ils 
sont  parvenus,  il  est  bon  de  remarquer  que  la  formule  théo- 
rique du  n""  192,  précédent,  peut  être  mise  sous  la  forme 


/^%'H(«-T) 


8? 

125.  Formule  pratique  déduite  des  considérations  tiUoriques 
précédentes.  —  D'après  cela,  si  nous  admettons  simplement 
dans  celle  formule  du  n*  122  la  valeur  p=0,01,  en  suppo- 
sant m=  0,65,  nous  trouvons  d'abord 

(i-l)  =0,538 
et  par  suite  l/^= 0,9481 


et 


8P 


ce  qui  conduirait  à  la  formule  pratique 

U-0  948u/5lIEl 

Or  l'expérience  d'un  grand  nombre  de  constmctions  a 
conduit  l'ingénieur  de  la  maison  L.  Duvoir  à  reconnaître  que 
la  formule  de  M.  Péclet  fournissait,  pour  la  vitesse  U,  des 
Talears  trop  grandes,  et  que,  pour  représenter  les  résultats 

VENT.  I.  13 
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des  expériences  et  des  obserrations  faites  dans  les  appareils 
établis  par  cette  maison,  il  Tallail  employer  la  formule 


^      V  L+16D' 


qui  est  presque  identiquement  celle  à  laquelle  nous  venons 
de  parvenir  par  des  considérations  théoriques  directes,  en 
supposant  p=0,01. 

120.  Applications  numériques  de  la  formule  relative  auxche^ 
minées  droites. —  Dans  le  cas  supposé  au  n"*  128,  si  la  che- 
minée est  verticale,  sa  longueur  L  est  égale  à  sa  hauteur  H, 
et  la  formule  peut  être  mise  sous  la  forme 


2oa(t—T) 


si  l'on  prend  p  =  0,0032 

/  2ga{t^T) 

si  p  =  0,01 

Elle  montre  : 

1"  Que,  malgré  Finfluence  du  frottement,  la  vitesse  aug- 
mente toujours  avec  la  hauteur  de  la  cheminée  ; 

S^"  Que,  par  suite  du  terme  relatif  au  frottement,  le  déno- 
minateur est  d'autant  plus  grand  que  le  diamètre  est  plus 
petit  et  que  la  vitesse  diminue  en  même  temps  que  le  dia- 
mètre dans  une  proportion,  qui  est  d'autant  plus  grande  que 

1  445 
le  terme  du  dénominateur  -^^-  est  plus  petit  ou  que  la  hau- 
teur de  la  cheminée  est  plus  grande. 
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Vot  il  sail  qu*il  convient  : 

1*  De  donner  aux  cheminées  une  hauteur  suffisante  poar 
que  la  vitesse  et  le  mouvement  acquièrent  la  stabilité  néces- 
saire. 

S^"  D'augmenter  leur  diamètre  eo  même  temps  que  leur 
hauteur. 

Pour  reconnailre  par  des  valeurs  numériques  risfluence 
de  la.  cheminée  dans  un  pareil  cas,  supposons  les  données 
constantes  suivantes  :  * 

t  =  kO\    T=10«,    as=0,00a665,    2gf=19",62,    D=:1«,00, 

tX  faisons  varier  seulement  la  hauteur  H;  la  formule  de* 
viendra  : 

pour  p  =3  0,0032, 

_ *    

/  2ga(f-T)  /         2.08 

U=\//,  I    T^{^Mi  ,  0,0256)  =\/  IMh  ,  „„„„ 
Y  (I  +  oT)J-îjj — ^■^^J'      ^  -^+0,0256 

et  pour  p=0,01 


En  y  faisant  successivement 

H,sS-;  H,«10»;        H,=s20-;         H,a=25*;         H|ss30 

on  trouve  pour  la  valeur  de  la  vitesse  U  : 
si  p  =  0,0032 

U,=2-,571;    U,=3-,497;    U3:i=4-,€llî    U4=:5*,000;    tJ»=:5-,308 

et  pour  p=0,0100' 

U,=2-,373;    U,=3-,042;    U,=a3-,6965    U««3«,887;    U4=4-,028.: 

En  comparant  les  vitesses  aux  hauteurs  qui  les  ont  pro# 


196  APPLICATION  DE  LA  THÉORIE  DU  MOUVEMENT  DU  GAZ 

duites,  Ton  voit  que  quand  les  hauteurs  ont  augmenté  dans 
les  rapports 

les  vitesses  ne  se  sont  accrues  que  de 

^=1.36     1  =  1.793     1  =  1.93     ^.=,,,067, 
si  p=:  0,0032 

etde     ^=1.28     pî  =  1.55     ~*  =  1,63     pi=l,69, 

si  p=0,0100. 

L'on  remarquera  en  passant  qu'en  augmentant  la  hauteur 
d'une  cheminée  de  25  mètres  jusqu'à  30  mètres,  la  vitesse  ne 
s'accroîtrait  que  de  5  mètres  à  S'^^dOS,  ou  dans  le  rapport  : 

si  p  =  0,0032, 

etde  |^=:i,037  oude^  environ, 

8i  p =0,0100. 

197.  Influence  du  diamitre  cTufie  cheminée  sur  la  viMse  — 
Si,  avec  les  mêmes  données,  nous  supposons  qu'on  fasse 
varier  le  diamètre  de  la  cheminée  et  que  nous  le  portions 
de  1  à  2  mètres,  nous  trouvons  pour  la  vitesse 

dans  le  cas  de       H=20",00    H=5»,00 

U=4-,946     U=2«,625 
Bip  =  0,0032 

et  II=4-,695    U=2-,595, 

si  p=0,01.  '  .      ^ 
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Ces  vitesses  sont  à  celles  qae  nous  avons  trouvées  pour 
D=:  1">,00  et  les  mêmes  hauteurs  {m"  12)S)  dans  les  rapports 

2,595      ,  ^^^  4,695      ,  ^„^ 

ce  qui  montre  combien  Tinfluence  du  diamètre  sur  la  vitesse 
est  faible  et  que  Taugmentalion  de  cette  dimension  diminue 
très-peu  la  vitesse  par  Teffet  de  l'augmentation  de  la  surface 
des  parois. 

Hais  il  n*en  est  pas  de  même  quant  au  volume  d*air  évacué, 
qui  crott  comme  la  section  de  la  cheminée  ou  comme  le 
carré  de  son  diamètre,  et,  par  conséquent.  Ton  voit  qu'en 
doublant  le  diamètre  d'une  cheminée  d'appel  ou  d'évacuation, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  l'on  peut  à  peu  près  quadru- 
pler le  volume  d'air  évacué.  L'on  trouverait  de  même  qu'en 
portant  le  diamètre  de  1  mètre  à  1"',434,  ou  en  l'augmentant 
dans  le  rapport  de  ces  deux  nombres,  on  doublerait  la  sec- 
tion de  la  cheminée  et  le  volume  d'air  évacué,  sans  changer 
notablement  la  vitesse  de  l'air. 

Il  résulte  de  là  que,  quand  on  aura  constaté  sur  une  che- 
minée donnée,  avec  des  différences  de  température  connues, 
le  volume  d'air  évacué,  pour  faire  varier  ce  volume  dans  une 
proportion  voulue,  il  suffira  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 
d'augmenter  la  section  de  la  cheminée  dans  le  même  rap- 
port, ce  qui  souvent  est  beaucoup  plus  facile  et  moins  cher 
que  d'accroître  la  hauteur  de  la  cheminée  de  manière  à  ob- 
tenir le  même  résultat. 

128.  Influence  de  la  température.  —  Supposons  maintenant 
que  nous  recherchions  l'influence  que  peut  exercer  l'excès 
de  la  température  dans  la  cheminée  sur  la  température  exté- 
rieure. Il  est  clair  que  la  vitesse  croissant  comme  la  racine 
carrée  du  facteur  t— T,  pour  doubler  cette  vitesse,  il  fau- 
drait quadrupler  cet  excès  de  température. 
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Ainsi,  par  exemple,  si  T=  1 0*,  pour  avoir  avec  les  hauteurs 
précédentes  des  vitesses  doubles  de  celles  que  nous  avons 
trouvées  dans  l'hypothèse  de  t=  40*  ce  qui  donne 

«— T=30®, 
il  faudrait  avoir 

i_10=30»x4=120* 

ou  l=I30* 

Cette  température  dans  les  cheminées  d'appel  ne  pourrait 
être  obtenue  avec  des  appareils  de  circulation  d'eau  chaude, 
ni  avec  des  appareils  échauffés  à  la  vapeur,  sans  employer 
des  pressions  que  la  prudence  ne  permet  pas  d'admettre.  Ce 
n'est  qu'à  l'aide  du  chaufiEige  direct  par  des  foyers  d'appel 
que  Ton  pourrait  atteindre  ces  vitesses,  et  alors  la  dépense 
croîtrait  aussi  dans  un  rapport.considérablement  plus  grand 
que  celui  des  vitesses.  Il  n'y  a  donc  pas,  pour  les  deux  pre- 
miers modes  de  chauffage,  possibilité,  ni,  pour  le  troisième, 
économie  à  chercher  à  augmenter  au  delà  d'une  limite  assez 
restreinte  la  vitesse  par  l'accroissement  de  la  température  de 
l'air  dans  ia  cheminée. 

128,  NécessiU  de  u  minage  une  assez  grande  laiUudê  dàm 
la  température  de  la  dieminée  d*appel.  ^  II  convient  d'ailleurs 
de  remarquer  que  les  circonstances  dans  lesquelles  on  veut 
faire  agir  la  ventilation  pouvant  varier,  soit  quant  au  volume 
d'air  à  évacuer,  soit  par  l'effet  des  changements  que  subit  la 
température  extérieure  T,  il  faut  se  réserver  dans  la  fixation 
de  l'état  de  marche  normale  une  certaine  latitude  qui,  sans 
moyens  auxiliaires,  puisse  se  prêter  aux  éventualités.  Ainsi 
les  proportions  des  cheminées  de  ventilation  devront  être 
calculées  d'après  la  température  moyenne  et  en  admettant, 
par  exemple,  pour  l'excès  de  la  température  intérieure  sur 
la  température  extérieure,  la  valeur  de  20\  afin  que,  si  cette 
dernière  s'élevait  à  20%  il  suffise  de  porter  à  40*  celle  de  l'air 


A  LA  CIRCULATION  DE  L'AIR  DANS  LES  CHEBflNÉES,  ETC.  199 

chaud  dans  la  chemÎDée  d'appel,  ce  qu'il  est  possible  d'ob- 
tenir, soit  avec  l'eau  chaude,  soit  avec  la  vapeur  et,  à  fordoriy 
avec  un  foyer  auxiliaire  à  chauffage  direct. 

130.  Nécessité  de  limiter  les  vitesses  e/,  par  suite^  rintensité 
de  la  chaleur. —Si  nous  nous  reportons  d'ailleurs  à  l'équation 
générale  du  mouvement  de  l'air  dans  un  système  de  conduits 
où  il  circule  par  appel,  nous  voyons  que  Teffet  utile  final  qui 
est  représenté  par  la  moitié  de  la  force  vive  que  possède  l'air 
à  sa  sortie  a  pour  expression 

ÎMV,«=(D-(î)AHU-iM  (l_iy  IP-iM  (;j^-l)  V 

_,„(J._,)'„.-JM(-^)V-ffl. 

Le  but  de  tout  appareil  mécanique  devant  être  d'utiliser  le 
mieux  possible  le  travail  moteur  qui  le  fait  fonctionner,  il 
convient  ici,  comme  dans  tons  les  autres  cas,  de  chercher  les 
moyens  d'en  diminuer  les  pertes  inutiles  et  dé  rapprocher 
l'effet  utile  i  MYl'  de  la  valeur  de 

(D— d)AînP-, 

qui  est  celle  de  ce  travail  moteur. 

Tous  les  autres  termes  du  second  membre  de  la  relation 
précédente  étant  soustractifs,  il  est  évident  qu'il  faut  s'ef- 
forcer d'en  diminuer  la  valeur;  or,  ils  croissent  tous  propor- 
tionnellement au  carré  de  la  vitesse,  et  le  dernier  propor- 
tionnellement au  cube  de  la  même  vitesse,  tandis  que  le 
travail  moteur  n'augmente  que  proportionnellement  à  la 
simple  vitesse. 

n  y  a  donc,  sous  ce  rapport,  tout  avantage  à  diminuer  la 
Titesse  générale  que  l'air  prend  dans  la  conduite,  attendu 
que  le  volume  d'an:  écoulé  Q=  AU  étant  proportionnel  à 
l'aire  A  de  la  section  transversale  du  conduit,  Ton  peut  tou- 
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jours  lui  conserver  la  même  valeur,  en  faisant  croître  cette 
aire  en  raison  inverse  de  U« 

II  en  est  de  même  du  travail  moteur  (D— d)  AHU  auquel 
on  peut,  tout  en  renfermant  la  vitesse  U  et  la  difTérence 

^"^     ^^      {l+aT)(l+a<) 

dans  des  limites  convenablement  restreintes,  conserver  la 
valeur  nécessaire  en  augmentant  la  section  de  passage  A  et 
la  hauteur  de  la  cheminée. 

ISI.  Vitesse  (Tintroduction  de  Vair  dans  les  salles.  ^-Vxmt 
autre  part,  si  le  débouché  de  la  conduite  a  lieu  sans  rétré- 
cissement dans  des  salles  habitées,  auquel  i^s  U  est  la  vitesse 
d'introduction  de  Tair  dans  les  salles,  il  convient  aussi  d'en 
limiter  la  valeur,  aGn  que  TafOuence  de  cet  air,  chaud  Thiver 
et  frais  Télé,  ne  donne  jamais  lieu  à  des  inconvénients  que 
Ton  reproche  souvent  avec  raison  à  divers  systèmes  de  calo- 
rifères; et,  comme  la  vitesse  U  est  déterminée  précisément 
dans  le  cas  actuel  par  la  température  à  laquelle  Tair  est  élevé, 
il  s'ensuit  aussi  que  cette  température  doit  être  très-limitée. 

L'expérience  montre  que  dans  la  saison  du  chauffage  Ton 
peut,  sans  inconvénient,  introduire  Tair  dans  les  salles  habi- 
tées à  des  températures  de  35  à  40*  et  même  45*  à  des  vitesses 
de0™,80, 1",00, 1"»,30,  que  Ton  obtient  facilement  par  des  ap- 
pareils bien  proportionnés,  pourvu  que  la  direction  du  cou- 
rant soit  telle  qu'elle  ne  rencontre  pas  les  individus  placés 
dans  la  salle  et  qu'elle  tende  au  contraire  à  déterminer  dans 
la  masse  d'air  un  mouvement  de  circulation,  qui  en  assure 
partout  le  renouvellement. 

Des  températures  plus  élevées  et  des  vitesses  plus  grandes, 
telles  qu'on  les  rencontre  dans  divers  appareils,  outre  les 
pertes  de  travail  moteur  auxquelles  elles  donnent  lieu,  sont 
parfois  très-incommodes. 

Il  convient  aussi  de  rappeler  que  des  courants  d'air  chaud 
à  35  ou  40*  sont  désagréables  à  ressentir,  même  quand  ils 
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sont  très-divisës,  ce  qui  ne  permet  pas  de  faire  arriver  Tair 
directement  sur  les  individus  présents  dans  la  salle. 

132.  Vitesse  cCivacuation  de  Vair  au  débouché  des  chemi-- 
nies.  —  Quant  à  la  vitesse  avec  laquelle  Tair  doit  s'échapper 
des  cheminées,  s'il  est  encore  vrai  que,  dans  Tintérieur  de  la 
cheminée,  il  convienne  de  renfermer  cette  vitesse  dans  des 
limites  telles  que  la  perte  de  force  vive  et  le  frottement  ; 
soient  aussi  faibles  que  possible,  il  faut  aussi  qu'au  débouché 
de  la  cheminée  l'air  ait  assez  de  vitesse  pour  assurer  au  cou- 
rant une  stabilité  suffisante,  aGn  de  mettre  l'échappement  et  la 
circulation  de  l'air  dans  tout  le  système  à  l'abri  de  l'action 
perturbatrice  des  vents  extérieurs* 

L'on  peut  atteindre  ce  but  en  terminant  la  cheminée, 
comme  nous  l'avons  supposé  dans  l'examen  théorique  pré- 
cédent du  mouvement  de  l'air,  par  un  ajustage  tronc-conique 
on  pyramidal  disposé  de  façon  que  la  contraction  de  la  veine 
fluide  ir  son  passage  par  cet  orifice  y  soit  la  moindre  possible. 

L*on  verra  en  effet,  aux  n""  187  et  suivants,  que  l'em- 
ploi d'un  semblable  dispositif  augmente  notablement  la 
vitesse  d'échappement  quand  la  quantité  de  chaleur  dé- 
veloppée reste  la  même.  Mais  il  ne  faut  pas  abuser  de 
ce  moyen^  car  les  mêmes  recherches  ont,  d'accord  avec  la 
théorie,  montré  que  tout  rétrécissement  du  débouché  d'un 
tuyau  diminuait  le  volume  d'air  écoulé. 

A  ce  moyen  l'on  peut  ajouter  divers  dispositifs  qui,  en 
mettant  matériellement  le  débouché  de  la  cheminée  à  l'abri 
du  vent,  ntiliseraient  même  en  partie  son  action  pour  aider 
au  tirage  de  la  cheminée. 

L'observation  montre  que,  dans  les  cheminées  d'évacuation 
de  l'air,  la  vitesse  moyenne  peut  sans  inconvénients  atteindre 
vers  les  parties  supérieures  2  mètres  et  3  mètres  par  seconde 
et  même  plus  au  débouché. 

Hais,  dans  les  conduits  intérieurs,  il  conviendra  encore  de 
la  limiter,  quand  on  le  pourra,  à  0«,80  ou  1  mètre  au  plus, 
pour  ne  pas  donner  lieu  à  des  pertes  de  force  vive  et  à  des 
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résistances  trop  grandes  de  la  part  des  parois  et  snrtout  aussi 
pour  se  réserver  les  moyens  de  Taccrottre,  sans  trop  de  diffi- 
cultés^ à  certains  moments  qu'il  faut  prévoir. 

Uon  assurera  d'ailleurs  l'évacuation  du  volume  d'air  fixé 
en  donnant  aux  cheminées  et  aux  conduits  des  sections  suffi- 
santes en  rapport  avec  la  vitesse  adoptée. 

Il  est  enfln  nécessaire  de  ne  pas  perdre  de  vue  que^  si  l'air 
doit  s'échauffer  dans  une  partie  de  la  cheminée  par  son 
contact  avec  des  corps  chauds,  il  faut  qu'il  circule  dans  cette 
partie  avec  une  lenteur  suffisante  pour  que  sa  température 
s'élève  convenablement. 

Les  expériences  relatées  aux  n~  i87  et  suivants,  mon- 
trent combien  la  température  s'élève  quand  le  mouyement 
se  ralentit. 

C'est  pour  atteindre  le  même  but  que  les  constructeurs 
d'appareils  de  chauffage  et  de  ventilation  disposent  souvent 
sur  les  passages  de  l'air  des  obstacles  appelés  chicanes  desti- 
nés à  ralentir  son  mouvement. 

Mais  ils  oublient  trop  souvent  qu'il  en  résulte  aussi  des 
obstacles  pour  la  ventilation.  Il  serait  préférable,  en  général, 
d'augmenter  le  développement  des  suiÏEaces  chaudes  que  l'air 
doit  toucher  pour  s'échauffer. 

135.  Examen  de  quelques  ventilations  spéciales.  —  Le  travail 
développé  dans  l'aspiration  de  l'air  par  un  tuyau  de  che- 
minée étant  toujours  dû  h  la  différence  des  pressions  exercées 
à  ses  extrémités,  il  ne  sera  pas  inutile  d'examiner  comment 
ces  pressions  peuvent  varier  selon  la  disposition  particulière 
des  appareils. 

154.  Cas  (Tune  sàlh  isolée  ou  cTtme  itabk.  •—  Supposons  que, 
dans  une  salle  isolée,  l'on  reuille  établir  un  tuyau  de  venti- 
lation  et  recherchons  l'influence  de  diverses  dispositions. 

Admettons  d'abord  que  le  tuyau  soit  placé  à  la  partie  su- 
périeure du  plafond. 

En  nommant  toujours 

D  la  densité  de  l'air  atmosphérique; 


Fig.  30. 
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d  la  densité  de  l'air  dans  la  cheminée  d'appel  ; 

(f  la  densité  de  Tair  dans  la  salle  ; 

H  la  hauteur  de  la  cheminée  au- 
dessus  du  plafond; 

h'  la  hauteur  du  plafond  de  la 
salle  au-dessus  de  roriflee  d'en- 
trée de  l'air  dans  cette  salle. 

il  est  clair  que  la  pression  qui  ten- 
dra à  faire  entrer  l'air  dans  la 
salle  est 

D(H+A'). 

et  la  pression  ex^cée  de  hant  en  bas  en  sens  contraire 

da+dV, 

D(H-l-A')— (dH-fdVO 


la  diflërence 


serait,  par  unité  de  surface,  la  puissance  motrice. 

Si  la  température  et  la  densité  sont  les  mêmes  dans  la  salle 
et  dans  le  tuyau»  ce  qui  a  lieu  quand  l'aspiration  n'est  aidée 
par  aucune  chaleur  auxiliaire,  l'on  a  d'  =  d,  et  la  pression 
motrice  devient 

(D— dKH+A')=(D-d)H',  H'=H+fc'. 

H'  exprimant  la  hauteur  totale  de  la  cheminée  au-dessus  de 
Torifice  d'entrée  de  l'air  dans  la  salle. 

La  section  de  la  cheminée  étant  toujours  exprimée  par  A 
et  la  vitesse  moyenne  de  l'air  par  U,  le  travail  développé  en  l" 
par  cette  pression  motrice  serait 


(D— d)Ainj. 
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Gomme  au  n**  94  ;  Ton  a  d'ailleurs  toujours 

gft  — T)1.30 


(D-d): 


__   li30 


et  par  suite, 


D— d_a»— T) 
d    ""  1  +  aT' 


Dans  ce  cas,  la  formule  générale  du  n**  106  donnerait 


V  (;i6-.)"+(s-')+T- 

Si,  par  exemple,  il  s'agit  d'un  tuyau  cylindrique  en  zinc, 
vertical,  de  hauteur  H' =12  mètres  au-dessus  du  sol,  d'un 
diamètre  de  0°*,25,  débouchant  librement,  sans  coudes,  ni 
étranglement,  ni  élargissement;  et  que 

t  =  2V    T  =  10«    Wi  =  l    A=Ai, 

l+aT  =  1,03665    A=0"S0491, 
on  trouve 

U  =  l-,763    Q=AU  =  0««,0866  en  T, 

OU  3ll"%76  à  l'heure,  ce  qui  fournirait  à  une  étable  de  six 
bèteSy  à  peu  près  52  mètres  cubes  d'air  par  heure  et  par 
bëte. 

15)t.  Cas  où  le  tuyau  (tivacuatîon  est  prolongé  jusqu*au  ni" 
veau  du  sol  —  Si  le  tuyau  d'évacuation  de  l'air  avait  été 
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prolongé  jusqu'à  la  hauteur  de  Torifice  d*adinission,  la  pres- 
sion extérieure  eût  encore  été 

D(H+A')  ' 

et  la  pression  dans  le  tuyau 

rf(H+A'), 
de  sorte  que  la  pression  motrice  eût  encore  été 

(D_(f)(H+A')  =  (D^d)ff; 

ce  qui  était  d'ailleui*s  évident,  et  montre  que  dans  ce  cas,  au 
point  de  yue  de  l'évacuation  de  Tair,  si  la  température  et  la 
densité  sont  uniformes  dans  la  salle  et  les  mêmes  que  dans 
la  cheminée,  il  serait  indifférent  de  placer  Torifice  d*éva-» 
cualion  au  plafond  ou  près  du  plancher.  La  vitesse  d'écoule- 
ment serait  encore  donnée  par  la  même  formule.  Mais  il 
n^en  est  pas  de  même  quant  au  renouvellement  réel  de  Tair 
dans  la  salle.  Il  sera  plus  complet  et  plus  uniforme,  les  tem* 
pératures  y  seront  plus  égales  à  différentes  hauteurs,  si  Ton 
place  le  bas  du  tuyau  ou  l'orifice  d'appel  jusqu'auprès  du 
sol.  G*est  pour  ce  motif  que,  dans  des  lieux  habités  par  des 
hommes,  il  convient  toujours  de  placer  les  orifices  d'éva* 
cnation  au  niveau  du  sol. 

Mais  il  est  bon  de  remarquer  que,  pour  les  étables  et  les 
écuries,  le  gaz  ammoniaque  qu'il  importe  beaucoup  d'en  faire 
sortir  n'a  qu'une  densité  de  0^,5967  à  ;o^,  celle  de  l'air  étant 
1,000,  de  sorte  que  ce  gaz  tend  naturellement  à  occuper  la 
partie  supérieure  de  Tétable,  tandis  que  le  gaz  carbonique, 
qui  a  une  densité  de  1,524  à  0^  ou  de  1,418  à  20^,  tend  au 
contraire  à  rester  dans  le  bas,  ainsi  que  Thydrogène  sulfuré 
dont  la  densité  est  1,195.  S'il  est  yrai,  comme  le  prétendent 
d'habiles  éleveurs  de  bétail,  qu*il  soit  bon  pour  la  production 
du  lait  et  pour  l'engraissement,  de  maintenir  les  animaux 
dans  un  certain  état  d'engourdissement,  l'on  comprend  que, 
dans  les  étables,  il  faut  placer  l'orifice  d'extraction  de  Tair  de 
préférence  à  la  partie  supérieure»  afin  d'enlever  les  gaz  am« 
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moniacaux,  tout  en  laissant  près  du  sol  nne  certaine  propor- 
tion d'acide  carbonique.  Mais  il  ne  saurait  en  être  de  même 
pour  les  écuries  destidées  aux  chevaux,  qu'il  importe  de 
conserver  en  pleine  vigueur. 

136.  Observation  relative  à  la  densité  de  divers  gaz.  —C'est 
ici  le  lieu  de  faire  remarquer  que  l'hydrogène  sulfuré  ayant 
une  densité  égale  à  1,195  fois  celle  de  l'air,  il  tend  naturelle-- 
ment,  à  température  égale,  à  occuper  les  parties  inférieures 
des  lieux  habités.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  que,  quand  pour 
une  expérience,  ou  en  a,  comme  H.  Grassî,  introduit  dans 
une  salle  d'hôpital  par  le  bas  du  châssis  d'une  fenêtre  pour 
reconnaître,  à  l'aide  de  réactions  chimiques  que  nous  sup- 
poserons bien  observées,  la  voie  que  suivaient  les  filets  ga- 
zeux, l'on  ait  remarqué  que  ce  gaz  se  dirigeait  plus  gêné* 
ralcment  vers  l'orifice  d'appel  que  vers  l'intérieur  de  la  salle. 
Mais  si  les  faits  observés  sont  exacts,  la  conclusion  ne  l'est 
pas.  En  effet,  les  filets  de  gaz  hydrogène  sulfuré  après  avoir^ 
comme  l'indique  l'expérience,  perdu  leur  vitesse  horizontale 
d'arrivée  dans  la  masse  d'air,  ont  dû  naturellement,  en  vertu 
de  leur  plus  grande  pesanteur  spécifique,  s'abaisser  vers  le 
plancher  et  non  s'élever.  Ils  sont  tombés  dans  le  courant 
inférieur  très-peu  sensible,  mais  cependant  réel,  que  dé* 
termine  l'appel  des  cheminées  d'évacuation. 

Le  contraire  serait  arrivé  si  Ton  avait  employé  un  gaz  plus 
léger  que  l'air,  et  dans  le  cas  naturel  d€&  rentrées  d'air  par 
les  fenêtres,  il  doit  y  avoir  simplement  mélange  plus  ou 
moins  complet  avec  la  masse  d'air  générale,  selon  le  point  d'in- 
troduction, selon  les  températures,  etc.,  sans  qu'il  soit  juste 
de  dire  que  dans  les  hôpitaux  l'air  entré  par  les  fenêtres  et 
par  les  portes  ne  sert  pas  à  la  ventilation;  tandis  que  dans 
les  appartements  la  ventilation  ne  se  fait  pas  autrement.  U 
faut  d'ailleurs  observer  que,  quand  les  fenêtres  et  les  portes 
sont  fermées  et  qu'on  fait  appel  i^  l'intérieur,  on  constate  des 
rentrées  d'air  sur  toute  la  hauteur  de  ces  ouvertures  et  noa 
lUis  seulement  dans  le  bas.  Par  conséquent,  pour  atteindre 
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les  cbemîDëes  et  les  orifices  d'évacuation,  cet  air  est  obligé 
de  descendre,  en  parcourant  à  peu  près  toute  la  hauteur  des 
salles  et  en  se  mélangeant  à  Tair  qu'elles  contiennent.  Il  pnK 
duit  donc  une  Tentiiation  efficace  toutes  les  fois  que  les  ori- 
fices d'évacuation  sont  assez  multipliés  et  convenablement 
répartis. 

i57.  ObservaiionssurVemplacemerUdesprises  d*air  d'appel.-^ 
Le  but  de  la  ventilation  en  général  et  celui  de  la  ventila-- 
tion  des  hôpitaux  en  particulier  étant  d'enlever  l'air  vicié,  il 
convient  évidemment  d'en  faire  l'extraction  le  plus  près  pos- 
sible des  endroits  où  il  est  altéré,  et  surtout  d'éviter  que  les 
émanations  d'un  ou  de  plusieurs  foyers  d'infection  ne  circu- 
lent, ne  passent,  ne  se  dirigent  sur  des  endroits  qui  peuvent 
être  occupés  par  des  individus  que  l'on  placerait  ainsi  sous 
l'influence  de  ces  infections. 

C'est  un  point  très-important  de  la  condition  d'une  venti- 
lation; nous  l'avons  déjà  indiqué  dans  la  partie  des  considé- 
rations générales  de  ces  éludes  qui  est  relative  à  l'évacuation 
de  l'air;  mais  nous  croyons  utile  de  le  rappeler  ici. 

138.  Êtuves  de  dessiccation.  —  Dans  les  étuves  de  dessicca- 
tion, où  il  importe  de  faire  circuler  de  l'air  sec,  afin  que  les 
substances  placées  dans  la  partie  supérieure  ne  restent  pas 
continuellement  au  milieu  de  la  vapeur  humide  fournie  par 
celles  du  bas  et  puissent  au  contraire  perdre  l'eau  qu'elles 
contiennent,  il  faut,  comme  la  pratique  Ta  indiqué  depuis 
longtemps,  que  les  orifices  d'évacuation  soient  placés  près 
du  sol,  mais  surtout  y  faire  arriver  un  volume  d'air  assez 
grand  et  à  une  température  convenable  pour  qu'il  ne  soit 
jamais  complètement  saturé.  Mais  si  l'on  est  sûr  de  pouvoir 
satisfaire  à  celte  dernière  condition,  l'emplacement  des  ori- 
fices d'évacuation  a  peu  d'importance* 

139.  Locaux  lujbitis  par  des  hommes.  —  Dans  les  lieux  ha- 
bités par  des  hoounes,  où  il  se  forme,  principalement  par  la 
respiration,  de  l'acide  carbonique  plus  pesant  que rair^tnéme! 


ii.é  .IfKlCATlOS  IK  LA  TBCOâlK  BU  HOiTVfiMENT  MI  GAZ 

-Mni  iniTT.  UMl  en  hi^mml  f  rès  du  sol  une  certaioe  propor- 
^.  a  r  .«..Lie  c-irbonique.  Mais  il  ne  swrait  en  être  de  ffldoe 
pur  It^  :^^ur:es  d«^stii4£es  aux  chenaux,  qu'il  importe  de 
vMtscrrer  en  pldne  vigneir. 

1^.  J'-  .TMvTi  ^ildiive  à  la  densité  de  divers  gaz. '^GesX 
vi  L  itu  îe  -.il  ri  remirinerqnc  Fhydrogène  sulfuré  ayant 
i:>  it  use  .^e  à  1.135  fois  celle  de  Tair,  il  tend  naUireUe- 
3^«i*»  1  Lîi:  ^  n:ur»î  ::riîe,  à  occnper  les  parties  inférieures 
*rv  ifii  1..J.  •,<  î!  .-î'-'St  lonc  pas  étoanant  que,  quand  pour 
xxt:    \;  .r-  Hi.^.  7a  ;in  a^  comme  M.  Grassi,  introduit  dans 
iiTi  st4««.  :'!i:..&mi  lar  le  bas  du  cfaààsîs  d'une  fenêtre  pour 
-^  v^;:a;.4;r*.  x  /uae  k  n*:i«:âoBS  chimiques  que  nous  snp* 
V  ï<r.  .:ï^  n^di  jtkà«r-«ft!Sv  lu  loîe  que  soivaienl  les  filets  ga» 
r.ux  .'  *ii  lit  r::urar;ue  <{ue  ce  gaa  se  dirigeait  plus  gêné* 
^  .  :îc'  .  •  -•>  .*  jr.ice  X  iprelque  Ters  l'intérieur  de  la  salle. 
X».^  s  i:<  :-.;jï  .Cïtrvcs  soct  e3ucts>  la  conclusion  ne  Test 
j.^  la  .  Le.  'es  ilcu»  le  ru  hydrogène  sulfuré  après  avoir, 
cm  î  c  .\iiûi  ;ujtf  r.Apcrieacey  perdu  leur  vitesse  horizontale 
if  i.^.'  .'i(  ia  jïï  Iài  xosse  T  ûr»  ont  dû  naturellement^  en  vertu 
^'  cur  ^iX^  x^iixiLe  ^esta^eur  spécifique,  s'abaisser  vers  le 
;Mkn'i:cr  ^  zca  â\i(^ver«  T^  sont  tombés  dans  le  cooraut 
'-.'  ^rcvir  :r.-<-r«;ïi  s^îc^Ll^?»  n\iis  cependant  réeli  quedè- 
lÈr=i^i«f  •'^Ç«-*î  -^'î>  checiinêes  d*évacuatioo. 

Le  ccccri::e  2<;nl;  irrite  si  Ton  avait  employé  un  gaz  plus 
k:r<T  çde  r^lr.  cft  c  ins  le  cas  natorel  dâ  rentrées  d'air  par 
ks  ^ivJ^-ts^  il  C.1:  y  avoir  simplement  mélange  plus  ou 
cidres  ccc:*.;^;:  ;  aviec  u  niasse  dair  générale,  selon  le  point  d*ia* 
ln:o;^-ù:a,  selv«  ks  :o:r.p^ratures,  etc.,  sans  qu'il  soit  juste 
de  dire  que  dans  ks  hC^.itaux  Tair  entré  par  les  fenêtres  et 
par  les  portes  ne  sert  pas  à  la  ventilation;  tandis  que  dans 
les  appartements  la  Tentilation  ne  se  fait  pas  autrement  U 
faut  d'ailleurs  obsenrer  que,  quand  les  fenêtres  et  les  portes 
sont  fermées  et  qu'on  lait  appel  4  l'intérieur,  on  coûsiaie  des 
rentrées  d'air  sur  toute  la  hauteur  de  ces  ouvertures  et  non 
pas  seulement  da^^^rtBfeM.  Par  oonsèquent»  pour  aUeindre 


les  cheminé»  cC  ^  ^ir-jîins»  f  t-^HL-iaono.  KfH  kx  e<l'^.i-^^ 
de  desceodre,  ca  7*'irKixrvu:  i  i«a:  ::r^  liiiiîe  j»  uirj^or  ^^ 
salles  et  €A  se  mâ^àoirsuic  i.  Tur  \sl*^è^x  r.fUMeaxb^i.  1  kik 
doit  donc  izoe  veai-^iiiii.a  f^irant  'k*iiu^  j!S  1^^  !n^  i^  v^^^ 
fices  f  êfacoaijiii  socl  isiïx  Tixw:.  ,ir±  ^  âar-fn;iuMfaif»nt 
répartis. 

I5ï.','à^r:<ià-u*«j  ol-  '^  ..*-  t-;.*^  ;  .-s  -r-rfs  €  ^     ''      ^  ^^ 

l^  bot  ie  ^  T.»*»T  :->r.  n    -3^  J_-ïirr-^   -t     li^    >    i    -T.-   j:.-» 
jkll  ic5  Ôâ"  .  laiOX  «îa.  ';«Lra  "i— rr  -n  iJI-    -'  -r-*-^»^       *r    »,'Vr,    a. 

iccnaiL  ;  "  jtt2iiiiit=£i£  I -îa.  -^---    -^nj"^:-  .i   •■   .  *.=    /  -    i**' 

eiu2^.'  Os  1  2XL  ;-L  Uî  ^.-iin-ri"'      --r?     "  ■.  --*    a   jr  -^-s^ 
r-i'-  3«î  -1  sr-iw  j.-  ^  -  •-;■::  t  J    .-*    •  .."  ■-■     ::.     »^-  -r; 
•Lre   .-'i.-T  :-^    i^ts  .::-: i   -:^       a    .--r-.*    -.a*       « 
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à  la  température  de  20*,  de  Tacide  sulfhydriqae,  du  pro- 
toxyde  d'azote  aussi  plus  lourds  que  Tair,  il  est  encore  pré- 
férable de  placer  les  orifices  d'appel  près  du  sol  des  salies, 
en  ayant  soin  de  disposer  les  orifices  d'arrivée  de  l'air  neuf, 
de  façon  qu'il  parvienne  ou  débouche  nécessairement  dans 
les  parties  supérieures  des  salles. 

140.  Cas  où  la  cheminée  est  chauffée  par  vn  appareU  spécial. 
-^  Lorsqu'à  l'aide  d'un  moyen  quelconque  l'air,  qui  traverse 
la  cheminée,  où  le  tuyau  d'appel  est  chauffé,  la  densité  d  de 
cet  air  devient  moindre  que  celle  de  la  salle,  et  il  y  a  alors 
avantage  pour  l'énergie  de  l'appel  à  faire,  en  sorte  que  la  co- 
lonne d'air  à  cette  densité  soit  la  plus  haute  possible. 

II  convient  donc,  dans  ce  cas,  de  placer  les  appareils  de 
chauffage  de  l'air  à  évacuer  au  point  le  plus  bas  de  la  che- 
minée d'appel. 

C'est  ce  que  mettent  d'ailleurs  eu  évidence  les  considéra- 
tions suivantes  : 

141.  Introduction  et  évacuation  de  F  air  par  aspiration.  — 
Supposons,  en  effet,  qu'outre  les  notations  précédentes, 
nous  appelions  di  la  densité  et  ti  la  température  de  l'air  de- 
puis l'appareil  de  chauffage  supposé,  placé  en  I,  à  une  hau- 
teur hi  au-dessous  du  débouché  de  la  cheminée,  d  la  densité 
et  t  la  température  de  cette  cheminée,  il  est  facile  de  voir 
que  la  pression  motrice  qui  produira  l'entrée  de  l'air  dans 
la  salle  sera  : 

DH— d'/»', 

et  que  la  pression  motrice  qui  produira  l'évacuation  de  l'air 
de  la  salle  par  la  cheminée  sera  : 

(TV— d(H— AO— 4^1 
ou  d'A'-(r(H— /h)  — dA, 

d  étant  la  densité  dans  la  cheminée  au-dessous  du  récipient, 
laquelle  ne  diffère  pas  de  cP. 


Fig.  SI. 
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La  somme  ou  la  pression  motrice  résultante  sera  : 

(D—d!)}l+{(f—dt%. 

La  vitesse  imprimée  à  l'air  par  cette  résultante  des  près* 
sions  dans  la  cheminée  dont  la  sec- 
tion dans  la  partie  chauffée  h^  est  A, 
étant  encore  désignée  par  U,  le  tra- 
vail moteur  sera  : 


(D  -  dOH  +  (d'-rfOAi)  1  AlP". 

Le  travail  du  frottement  de  l'air 
contre  les  parois  dans  la  partie  de 
la  cheminée  où  la  densité  de  l'air 
est  d!  et  où  la  vitesse  sera  désignée 
par  u,  aura  pour  expression  : 

g       """"       9        \d')^' 

attendu  que  l'on  a  : 

d:u  =  d,}} 

la.  section  étant  la  même  dans  les 
deux  parties;  et  dans  la  partie  où  la 
densité  est  di  sur  une  hauteur  h^  et 
où  la  vitesse  est  U,  ce  travail  de  frot- 
tement sera  : 


,^iJ 


d"    K 


I   I 


g 


i?. 


La  somme  des  quantités  de  travail  moteur  et  résistant  sera 
donc  dans  une  cheminée  simple  de  ce  système  : 

{(D_d')H+(d'-d.)ft.}AU-^^H^(^)V-^D'. 


VENT.  I. 


14 
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Quant  aux  forces  yives  communiquées  ou  perdues,  elles  se- 
ronty  conformément  à  ce  qui  a  été  dit  au  n^"  i06, 

l*"  A  la  sortie  de  la  cheminée  : 

"(^'"■' 

2*  A  rentrée  du  conduit  vertical  d'aspiration  : 

en  supposant  que  l'orifice  d'entrée  ait  la  même  section  que 
le  conduit  et  qu'alors  on  ait  comme  ci^dessus  : 

S^"  A  chaque  coude  dans  le  conduit  : 

k""  A  l'entrée  des  tuyaux  de  l'appareil  d'échauffement 
dont  la  section  est  0\  et  après  le  débouché  dans  la  cheminée 
où  la  section  est  A  : 

M(u'-U)*=M(^-iyiP 

attendu  que 

OV  =  AU, 

la  densité  étant  sensiblement  la  même  dans  les  deux  sections 
(y  et  A.  La  somme  des  forces  vives  possédées  et  perdues  est 
donc  V 

-(tè-}'+(i-')w+(^'y©M^')> 
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et  réquation  des  forces  vives  ou  de  travail  devient  pour  ce 
cas» 

2l(D-rf)H+(d'— dOAilAU 

'9  WV  9      ^' 

En  se  rappelant  encore  que 

^     a  Au     d,AU     ,,  ,      ...     Mg    AU     M    (Tu     M 

■= ^ a  ou    AU  =  -7-     —  =  Â      — =T 

99  d%      g       A      g      A 

et  en  divisant  tous  les  termes  par  le  facteur  commun  M  cette 
équation  devient 


_-(D-<^'jH+(d'-<f.)/H 
_2g , 


d'où  ron  tire: 


.._■      /  ^|,U-„H^..-.,.,j 

V(=^)'Hi-)"(J)'H^-')'(î)'Hà-)'+^*^'(J)'+T 

142.  Observation  sur  remplacement  du  foyer  d'ichau/Tement 
de  PairvieU.  —  Quel  que  soit  le  mode  employé  pour  activer 
rappel  de  la  cbemiiiée  dans  les  dispositifs  de  ce  genre,  que 
l*on  se  serve  de  l'eau  chaude  ou  de  la  vapeur  ou  d'un  foyer 
spédal,  il  est  évident,  comme  nous  Pavons  déjà  indiqué, 
q[a*0  oonvient  de  placer  cet  appareil  le  plus  bas  possible» 
afin  d'augmenter  la  hauteur  de  cheminée  h^  dans  laquelle  la 
densité  est  la  plus  fkible.  C'est  donc  avec  raison,  sous  le  rap- 
port de  la  ventilatioD,  que  l'on  a  reproché  à  M.  L.  Duvoir- 
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Leblanc  d*aToir  toujours  installé  dans  les  combles  son  réci- 
pient supérieur,  qui  dans  la  cheminée  générale  d'évacuation 
contribue  puissamment  aux  effets  produits  par  ses  appareils 
et  surtout  à  la  régularité  de  leur  marche. 

Il  eût  été  incontestablement  préférable,  tout  en  consenrant 
le  système  dans  son  ensemble,  qu'à  chaque  étage  Pair  vicié 
à  évacuer  eût  été  envoyé  dans  une  cheminée  commune  pour 
tous  les  conduits  partiels  d'évacuation  de  cet  étage,  laquelle 
aurait  eu  son  foyer  de  chaleur  spécial  placé  à  peu  près  à 
hauteur  du  plancher  de  ce  même  étage,  et  dont  l'énergie 
aurait  été  ainsi  considérablement  augmentée.  Ce  dispositif 
aurait  alors  constitué  un  système  cCappel  à  niveau  que  nous 
désignerons  sous  ce  nom  pour  le  distinguer  du  précédent  et 
d'un  autre  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

Des  combinaisons  conformes  à  ces  notions  ont  été  dans 
ces  dernières  années  introduites  par  M.  d'Hamelincourt,ingé- 
'  nieur  successeur  de  M.  René  Duvoir  dans  le  chauffage  et  la 
ventilation  de  l'École  polytechnique,  dans  celui  des  bâtiments 
d'administration  de  la  Compagnie  de  l'Est  et  dans  ceux  de 
la  Compagnie  du  Nord. 

Mais  il  faut  remarquer,  d'une  part,  que  l'établissement  de 
semblables  cheminées  dans  des  bâtiments  déjà  construits, 
ou  dont  les  dispositions  générales  étaient  ou  sont  malheureu- 
sement toujours  arrêtées  à  l'avance,  aurait  soulevé  de  la  part 
des  architectes  une  vive  opposition  et  de  l'autre  que,  dans  le 
système  de  chauffage  par  circulation  d'eau  chaude,  le  mouve- 
ment du  liquide  est  d'autant  plus  rapide  que  le  récipient  où 
s'arrête  la  yapeur  est  plus  élevé;  mais  il  y  a  moyen  de  conci- 
lier les  deux  conditions,  auxquelles  il  faut  satisfaire,  de  faire 
circuler  l'eau  et  d'assurer  l'énergie  de  l'appel  de  l'air  vidé. 

144.  Dispositif  désigné  sous  k  nom  i appel  par  en  bas.  —  On 
a  donné  ce  nom  à  un  dispositif  basé  sur  des  considérations 
analogues  à  celles  que  nous  venons  d'exposer. 

Il  a  été  surtout  appliqué  dans  ces  dernières  années  par 
H.  Grouvelle,  habile  ingénieur  civil,  et  consiste  en  ce  que  le 


ng.33. 


I 


X 
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foyer  destiné  à  échaufTer  l'air  vicié,  qui  passe  par  la  cheminée 
générale  d'évacuation,  est  établi  dans  les  caves  du  bâtiment, 
ce  qui  augmente  d'autant  la  hauteur  h^  de  cette  cheminée. 

Les  conduits  particuliers  d'é- 
vacuation descendentde  chaque 
étage  dans  un  conduit  com- 
mun, établi  aussidans  les  caves 
et  communiquant  à  la  chemi- 
née générale  :  nous  reviendrons 
plus  tard  sur  les  détails  et  sur 
les  résultats  particuliers  à  ce 
système,  qui  a  été  appliqué  à 
la  prison  de  Mazas,  à  l'un  des 
pavillons  de  l'hôpital  militaire 
de  Yincennes  et  ailleurs. 

La  figure  ci-contre  montre 
que  la  pression  motrice,  qui 
produit  l'introduction,  est  ici 

DH  — d'A' 

que  la  pression  motrice,  qui 
produit  l'évacuation,  est 

la  somme  ou  la  résultante  de 
ces  pressions  est 


^    h- 


i'  u 


i  étant  toujours  plus  grand  que  di,  U  est  évident  d'après 
cette  expression  que  cette  résultante  est  plus  grande  que  si 
le  foyer  était  placé  à  la  hauteur  du  sol  de  l'étage,  ce  qui  don* 
nerait 

Sous  ce  rapport  ce  système  est  rationnel. 
Mais  si  l'on  considère  que  l'air  vicié  parcourt  en  plus  dans 
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les  conduits  on  chemin  égal  à  2Ai  au  moins  et  que  cet  ia- 
conTénient  crott  aTec  la  hauteur  des  étages,  l'on  concevra  fa- 
cilement que  la  résistante  des  parois  acquiert  une  influence 
croissante  avec  celte  âé?alk>n  et  qu*il  doit  se  faire  par  fois 
oompens]|tion  entre  cette  résistance  et  Taugmentation  de  la 
puissance  motrice. 

Dans  ce  cas,  le  traçai]  dévdoppé  par  seconde  par  la  résul- 
tante des  pressions  sera  exprimé  par 

{(D-dOH  +  (d'-dO/i,)AU^. 

En  admettant  que  toutes  les  autres  circonstances  soient  les 
mêmes  que  dans  le  système  précédent,  la  formule  qui  don- 
nera la  valeur  de  la  vitesse  moyenne  dans  la  cheminée,  où 
la  vitesse  est  U  et  la  densité  de  l'air  du  sera,  en  admettant 
qu'il  y  ait  an  moins  trois  coudes. 


j 


°  v(ik)'+(i-)'iî)'"(i-nî)"+(è-')'+T(i)vf»t^ 

attendu  que  le  travail  de  la  résistance  des  parois  se  com- 
pose: 

1*  De  celui  qui  est  consommé  dans  le  conduit  descendant 
de  la  longueur  Ai  où  la  vitesse  est  u  et  la  section  A  et  dont 
lavalenr  est 

g  g       KifJ        k   \d'J 

s*  De  celui  qui  est  consonmié  dans  Je  condoit  vertical  d'as- 
cension dont  la  longueur  est  H  +  ^i  ^  où  la  vitesse  est  U  et 
la  section  A,  ce  qui  lui  donne  la  valeur 

g  A 

Le  terme  L^  —  n  du  dénominateur  est  relatif  à  la  perte 


A  LA  CIRCULATION  BE  L'AIR  DAIfS  LES  CHEMINËES,  ETC.  215 

de  force  vive  qu'occasionne  le  passage  de  l'air  à  travers  l'ap* 
pareil  de  chaufiage.  En  supppoant,  pour  les  divers  systèmes 

comparés  7y  =  ^  t  nous  aurons 


(A_l)=,.OÛO, 


ce  qui  est  plutôt  au-dessous  qu'au-dessus  de  la  vérité. 

144.  Distinction  des  trois  systèmes  S  appel  étudies  auxn^  lAl, 
iiStet  i45. — Des  trois  systèmes  d'appel  étudiés  aux  n"^  142  et 
145,  le  premier,  dans  lequel  l'appareil  d'échauffement  de 
l'air  est  placé  à  une  certaine  hauteur  dans  la  cheminée  d'éva- 
cuation et  presque  toujours  dans  les  combles,  est  celui  que 
M.  L.  Duvoir-Leblanc  a  appliqué  dans  beaucoup  d'établisse- 
ments publics  et  il  a  reçu  de  quelques  ingénieurs  le  nom 
assez  impropre  éCappel  en  contres-haut  auquel  nous  substitue- 
rons celui  éC appel  par  k  haut. 

Le  second,  qui  consisterait  à  placer  pour  chaque  étage 
Tappareil  d'échauffement  à  même  hauteur  que  cet  étage,  ne 
serût,  comme  nous  l'avons  dit,  qu'une  modification  du  pré^ 
cèdent,  pourrait  être  nommé  appel  à  niveau,  II  constitue  en 
partie  le  dispositif  appliqué  par  M.  d'Hamelincourt  avec  le 
chauffage  à  l'eau  chaude. 

Le  troisième,  dans  lequel  l*appareil  de  chauffage  de  Tair  à 
évacuer  est  placé  sous  le  sol  et  où  cet  air  est  obligé  de  des- 
cendre pour  traverser  Fappareil  et  gagner  la  cheminée  d'é- 
vacuation a  reçu  des  ingénieurs  et  plus  particulièrement  de 
M.  Grouvelle,  qui  l'a  appliqué  dans  divers  établissements 
publics,  le  nom  i appel  en  conireA>a^  on  par  en  bas. 

Après  avoir  établi  les  formules  générales  relatives  à  ces 
trois  modes  d'appel,  nous  allons  cherchera  en  mettre  en  re- 
lief les  effets  par  des  appUcations  numériques. 

145.  Comparaison  des  différents  sysHmes  f  appel.  —  L'in- 
fluence des  diverses  quantités,  qui  entrent  au  numérateur 
et  au  dénominateur  de  la  vakur  de  la  vitesse  que  Tair  peut 
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prendre»  dans  une  cheminée,  selon  les  dispositions  adop- 
tées et  les  données  particulières  agissant  d'une  manière  dif- 
férente sur  les  résultats  numériques,  U  est  souvent  diffieUe 
de  mettre  en  évidence  par  le  seul  eiamen  de  la  formule  Ta- 
vantage  d'un  système  sur  l'autre.  Mais  des  substitutions  nu- 
mériques voisines  de  celles  qui  se  présentent  dans  la  pratique 
rendront  cette  comparaison  plus  lacile. 

14tt.  Appel  par  m  bas.  —  Pour  faire  l'application  an  cas 
de  l'appel  par  en  bas,  rappelons  d'abord,  en  nous  reportant 
aux  considérations  générales  du  n*  145  et  à  celles  des  n**  106  et 
suivants,  que  la  formule  qui  nous  fournira  la  valeur  de  la 
vitesse  d'écoulement  dans  la  cheminée  d'évacuation  de  ce 
système  d'appel  sera 


V  (^JV(i-)"(J)"«(i-)'(l)'Hâ-)'^ 


f,,(J)Vf>«. 


dans  laqueUe  le  terme  (-7/— l)  Ce)  relatif  à  la  perte  de 

force  vive  par  un  coude  doit  se  trouver  répété  au  moins  trois 
fois. 

Nous  admettons  qu'au  passage  de  l'air  à  travers  l'appareil 
de  cbauflage,  il  y  a  une  perte  de  force  vive  analogue  à  celle 
qui  a  été  indiquée  au  n^»  i02  et  qui  introduit  dans  le  déno- 
minateur le  terme  (57—1)  • 

Enfin  il  faut  remarquer  qu'en  appelant  I  la  longueur  hori- 
zontale du  conduit  inférieur  qui  amène  l'air  vicié  dans  la 
cheminée  d'évacuation,  et  L  le  développement  total  de  la 
partie  des  conduits  dans  laquelle  circule  l'air  à  la  vitesse  u 
et  à  la  densité  (f ,  on  a  : 

Pour  lé  rez-de-chaussée. 
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Pour  le  premier  étage. 

Pour  le  deuxième  étage, 

L=2ft'  +  fc4+<. 

Le  numérateur  reste  le  même  pour  tous  les  étages,  puis- 
que H,  hi  et  d|  sont  communs  à  tous,  et  cela  montre  déjà 
que  la  Titesse  doit  aller  en  diminuant  à  mesure  que  l'étage 
est  d'un  rang  plus  élevé. 

Si,  dans  cette  formule,  nous  faisons  sur  les  quantités  qui 
7  entrent  et  sur  les  rapports  qui  les  lient  les  mêmes  suppo- 
sitions que  précédemment,  et  si 

t!=i&^    et    <i=40*,  • 
ce  qui  donne     cr=l">,226    et    d4  =  l">,132; 

m  =  0,60;    m^  =  0,70;    ^=^1,50; 

-^,=  2       ^  =  0.923       (§)=0.852.       . 
nous  aurons  pour  les  termes  du  dénominateur  : 

8.Tenne.(i-iy(|y  =  0.383 
3-Tenne.3(i,-iy(^y  =  <>'"3 
4' Terme,  f^,-lV  =    l.OOO 


Total  pour  les  trois  étages. ...    4, 106 
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Ea  nous  donnant  ensuite  : 

H  =  20«;    ft'  =  5-,00;     Ai  =  5-';      /  =  8-',00 
(demi-largeur  du  b&timent); 

p=0,01;    S=4X0-',50=2-',00;    A  =  0-^,25; 


?=».«<    ?©=o.-: 


valeurs  qui  sont  toutes  dans  les  proportions  moyennes, 
Noos  en  déduirons  successivement  : 

Pour  le  rez-de-chaussée, 

L  =  fc,  +  I=13-,00; 

Pour  le  premier  étage, 

L=V  +  ft,  +  i=:  18-00; 
Pour  le  deuxième  étage, 

L  =  2fc'  +  A»  +  /  =  23«,00. 

H  +  A4=:25«,00; 
Et  par  suite  : 

Pour  le  rez-de-chaussée, 
Pour  le  premier  étage, 
Pour  le  deuxième  étage. 
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En  ajoutant  ces  termes  relatifs  au  frottement  dans  les  con- 
duits au  terme  commun  4,106  du  dénominateuTi  on  a  défi- 
nitivement pour  la  valeur  totale  de  ce  terme  : 

Au  rez-de-chaussëe,      9,874  ; 

Au  premier  étage,         1 0,554  ; 

Au  deuxième  étage,        11,234. 

Le  numérateur  est  le  même  pour  les  trois  étages,  et  d'a- 
près les  données  : 

D=l",30;    I'=ie*;    d'=l",226; 

ti=:40«;    di=  1^,132; 
sa  valeur  devient 

De  ces  valeurs  l'on  déduit  enfin  pour  : 
Le  rez-de-chaussée, 


''=\/i 


.874 
•  Le  premier  étsige, 


382 

2«,593; 


V  10,554  '       ' 

Le  deuxième  étage, 

''=v/nii='--"'- 

Ce  qui  montre  que,  dans  ce  système,  la  vitesse  de  l'air  dans 
chacun  des  conduits  séparés,  que  l'on  peut  supposer  dispo- 
sés pour  chaque  étage,  serait  à  peu  près  la  même  et  permet 
de  n'avoir,  à  partir  d*une  certaine  distance,  qu^un  conduit 
commun,  comme  le  fait  H.  Grouvelle. 
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147.  Appd  à  niveau.  —  Si  maintenant  nous  faisons  une 
application  semblable  et  avec  les  mêmes  données  au  système 
d'appel  par  chauffage  au  niveau  de  chaque  étage  et  que,  par 
cette  raison,  pour  le  distinguer,  nous  pouvons  appeler  sys- 
tème d^appel  à  niveau,  nous  remarquerons  d*abord  que,  pour 
ce  système,  il  n'y  aura  qu'un  seul  coude  ou  changement 
brusque  de  direction,  et  que  Ton  aura  : 

Pour  le  rez-de-chaussée, 

au  numérateur,      2g     "7     H=58,237; 

au  dénominateur,        L = H = 20»  ; 
Pour  le  premier  étage, 

au  numérateur,  2g^    .   '\K—h')=k3,^7b; 

au  dénominateur,      L=H— ft'=  15"; 
Pour  le  deuxième  étage, 

au  numérateur,  2g^^^^(^-'2h')=29,m; 

au  dénominateur,      L  =H — 2A'  =  lo*». 

II  est  d'ailleurs  évident  que  l'on  a  ici  Ai=0.  En  supposant 
que  les  données  numériques  soient  les  mêmes  que  pour 
l'application  précédente,  les  termes  communs  du  dénomi- 
nateur seront  encore  : 

^"Terme.(^J  =    2,S50 

2«  Terme,  (i-iy(|y     =    0,383 

3.Ten„e,(i.-i)^y    =    0,58  }    P^-  - -• 

4*  Terme,  (k—^Y  =    ^^^^ 

Total  commun  pour  les  trois 
étages 3|79i 


u  = 
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Les  termes  relatifs  à  la  résistance  des  parois  se  réduisent, 
en  y  faisant  A|  =  0  : 

et  Texpression  de  la  vitesse  est 

dans  laqnelle  les  termes  relatifs  aux  forces  vives  sont  les  mê- 
mes pour  les  mèm*es  données  numériques.  La  somme  de  ces 
termes  est  donc  encore  égaie  à  3,791,  et  le  terme  relatif  à  la 
résistance  des  parois 

devient  pour 
Le  rez-de-chaussée  où 

L(jy+H  =  8-'X0,852  +  20=:26",816,..  4,291; 

Le  premier  étage  où 
L(^y-f-H  =  8«X0,8524.15™±=21«,816..   3,491; 

Le  deuxième  étage  où 
L(*y  +  H  =  8"X0,852  +  10«=16»,815,.   2,691. 

En  ajoutant  ces  valeurs  au  terme  commun  3,791,  relatif 
aux  forces  vives,  on  trouve  pour  la  vitesse  U  d'évacuation 
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la  diemiiiée  de  diacan  dks  tegcs  les  lalenis  su^^ 
Rei-de-chaossée, 

"-y    8,08i      ^•*^* 
Premier  étage, 

«iage. 


ce  qui  montre  que  dans  ce  système,  comme  dans  cela!  de 
rappel  en  contre-bas,  les  Titesses  iraient  en  diminuant  i 
mesure  que  l'étage  serait  plus  élevé,  ce  qui  n*empècherait 
pas  de  réunir  les  conduits  des  trois  étages  en  un  seul  au-des- 
sus du  deuxième  étage;  cette  réunion  pouTant  d*aiUears 
contribuer  à  rétablir  l'égalité  des  Titesses. 

Dans  l'un  comme  dans  Tautre  système,  on  pourrait  d*afl- 
leurs  parrenir  à  obtenir  TéTacuation  d*un  même  Tolume  d'air 
à  cbaque  étage,  en  modifiant  convenablement  la  section  des 
conduits. 

148.  Appel  par  m  haut.  —  Passons  maintenant  au  système 
d*appel  désigné  sous  le  nom  d*appel  par  en  haut,  et  dans 
lequel  l'appareil  de  clûufbge  de  l'air  appelé  est  placé  dans 
les  combles  au-dessus  de  l'étage  à  yèntiler.  On  a  vu  au  n*  141 
que  le  numérateur  de  la  valeur  de  la  vitesse  dans  la  cheminée 
d'appel  avait  pour  expression 


V 


8gl(D-d')H  +  ((f-d.)/>.} 


Qoapfn  dftHWii—lnir»  en  rajswmant  comme  pour  le  sys- 
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tème  précédent,  on  yerra  facilement  que  le  terme  relatif  à  la 
résistance  des  parois  sera  : 

Pour  le  rez-de-chaussée, 
Pour  le  premier  étage. 
Pour  le  deuxième  étage, 

Noos  devons  faire  remarquer  que  la  hauteur  de  la  che- 
minée d'évacuation  et  la  longueur  du  conduit  dans  lequel 
circule  l'air  décroissent  d'étage  en  étage  à  mesure  qu'on 
s'élève,  et  qu'il  importe  d'en  tenir  compte  dans  les  deux  ter- 
mes de  la  fraction  qui  donne  la  valeur  de  la  vitesse  U. 

D'après  cette  remarque,  le  numérateur  de  la  fraction  et  le 
terme  relatif  au  frottement  dans  le  dénominateur  prendront 
les  expressions  suivantes  : 

Hiateiir  Terme  rdatir 

de  U  Ruménteor.  an 

cheaiinde,  frottement. 

Rez-d-ehauMée  H  ^^=^m^^=^  B?  (H-fco(J)Vft,} 

t-  éug. n-K     ^(±±E=!^)+(^=Éùh^  m  |(H_v_fc.)(J)Vh.} 

Quant  aux  termes  conimuns  aux  trois  étages,  pour  le  dé- 
nominateur, ils  resteront  les  mêmes,  et,  en  admettant  les 
mêmes  proportions  que  précédemment,  on  aura  : 

(f^)"+(i->)'+(À-y+(i'-')='-'- 
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.Si  nous  supposons  toujours 

H=20-,    V=5-,    At=5-, 

D=:  1^,30,    (r=l",226,    d,=  l",132, 

la  fommle 

/  ^^(D--d-)H+(d^35ys; 

modifiée  pour  chaque  étage,  comme  nous  venons  de  le  dire, 
quant  aux  valeurs  de  la  hauteur  de  la  cheminée  et  à  la  lon- 
gueur L  des  conduits,  nous  conduira  aux  valeurs  suivantes  de 
la  vitesse 

HmatCQr  Facteur  relttif 

.i,^ili.  Kwnérttcur.  ^  **      .  .  Dénominateur.  ViiesseC 

cnemioet.  loogueiir  des  condaits. 

Rez-de-chaussée  20-         33,797  (H— fc,)  (|y-|-h,==17-,78    6,636    2-,2:: 

1- étage 15  27,384       (H-fc,-fc')(5!)V/n  =13  ,52    5,954    2M4i 

2*  étage 10  20,971       (H-h,-2^')(j;)'+/»i=  9  ,26    5,272    \rm 

Ces  valeurs  montrent  que  la  vitesse  d'évacuation  dans  les 
cheminées  des  trois  étages  va  en  diminuant,  mais  assez  len- 
tement, du  rez-de-chaussée  au  deuxième  étage,  et  cette  dif- 
férence pourrait  d'ailleurs,  comme  nous  l'avons  dit,  être 
compensée,  quant  au  volume  d'air  évacué,  par  un  accroisse- 
ment convenable  des  dimensions  des  conduits. 

140.  Résumé  et  conclxmon  de  la  comparaison  précédente.  — 
Si  nous  réunissons  les  valeurs ,  que  nous  avons  trouvées, 
dans  les  hypothèses  précédentes  et  communes,  pour  la 
vitesse  que  prendrait  l'air  évacué  dans  les  cheminées  parti- 
culières nous  formerons  le  tableau  comparatif  suivant  : 
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DÉSIGNATION 
DES  ÉTAGES. 


Rez-de-chaussée. 

!•'  Ëuge , 

2«  Étage 


VITESSE  D'ÉVACUATION  DE  L*AÏR. 

DANS  LES  SYSTÈMES  d'aPPEL. 


par  en  bas. 


m. 
2,693 
2,508 
2,431 


à  nWeaa. 


2,684 
2,450 
2,119 


par  en  haut. 


2,257 
2,144 
1,994 


Ce  tableau  montre  que  des  trois  systèmes  d*appel  que  nous 
venons  de  comparer  dans  des  hypothèses  et  avec  des  données 
numériques  identiques,  très-voisines  des  circonstances  qui 
peuvent  se  présenter  dans  la  pratique,  celui  où  réchauffe- 
ment de  Fair  appelé  aurait  lieu  au  niveau  de  chaque  étage, 
ferait,  pour  une  même  dépense  de  chaleur,  acquérir  à  Tair 
une  vitesse  un  peu  supérieure  pour  le  rez-de-chaussée,  à 
peu  près  la  même  pour  le  premier  étage  et  un  peu  inférieure 
pour  le  second  étage,  à  celle  que  produirait  Tappel  par  en 
bas.  Quant  au  système  d*appel  par  en  haut,  ou  par  un  appa- 
reil de  chauffage  placé  au-dessus  des  étages  à  ventiler,  il  ne 
détermine  que  des  vitesses  un  peu  inférieures ,  dans  tous  les 
cas,  à  celles  que  produisent  les  deux  autres  systèmes. 

Le  système  d*appel  déterminé  par  des  appareils  de  chauf- 
fage placés  au  niveau  du  sol  des  étages  à  ventiler  paraît  donc 
être  le  plus  avantageux  des  trois  systèmes  que  nous  venons 
de  comparer.  Sa  supériorité  et  celle  du  système  d'appel  par 
en  bas  sur  le  système  d*appel  par  en  haut  tiennent  uni- 
quement d'ailleurs  à  ce  que,  dans  les  deux  premiers  sys- 
tèmes, la  hauteur  des  cheminées  d'évacuation  permet  de 
mieux  proGter  de  la  légèreté  spéciGquc  que  la  chaleur  a 
communiquée  à  l'air.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  les 
parois  de  la  cheminée  refroidissant  l'air  qui  la  parcourt,  la 
vitesse  pourrait  être  diminuée  pour  cette  cause  et  l'avantage 
de  ces  dispositifs  atténué. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  me  parait  évidemment  résulter  de 
VENT.  I.  15 
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cette  discuseion  qu'il  y  a  lieu  de  préférer  le  système  d*appel 
par  des  appareils  de  chauffage  placés  au  niveau  du  sdl  de 
chaque  étage  aux  deux  autres.  Son  installation  ne  présente 
pas  de  dif  Acuités,  et  il  est  permis  de  penser  qu'il  serait  à  la  fois 
plus  économique  au  point  de  vue  de  la  dépense  journalière, 
plus  régulier  et  plus  stable  dans  ses  effets  que  le  troisième, 
par  suite  de  la  plus  grande  hauteur  des  cheminées  où  circu- 
lerait Tair  dilaté. 

150.  De  l'appel  de  Voir  extérieur  par  dês^  appareils  de  chau[' 
fage  à  Veau  chaude  ou  à  la  vapeur,  —  Considérons  une  salle 
^'^'  5»-  d'hôpital,  dans  la- 

quelle on  fait  affluer 
de  l'air  à  une  tem- 
pérature ts  et  à  une 
densité  dt  par  un 
poêle  à  eau  chaude 
ou  à  vapeur  de  hau- 
teur 1h\  i,  d*  et  h' 
étant  la  tempéra- 
ture, la  densité  et 
la  hauteur  correspondantes  de  la  salle  ;  T,  D  la  température 
et  la  densité  de  l'air  extérieur. 

En  supposant  que  l'air  de  la  salle  s'échappe  d'une  manière 
quelconque  et  reste  à  la  densité  d' ,  la  hauteur  de  pression 
pour  l'introduction  sera  h'  et  la  pression  motrice  à  rorifice 
d'entrée  de  dehors  en  dedans  sera  M'  par  unité  de  surface. 
La  pression  résistante  sera  au  débouché  du  poêle  cf  (^'— W 
et  à  l'entrée  de  l'air  dans  le  poêle  djtt- 
La  différence  ou  résultante  sera 

DA'— d'(ft'— ft,)^d,ftt  =  CD— d')A'  +  (rf  — dO'^t 
par  unité  de  surface. 

Si  nous  nommons  Ui  la  vitesse  de  passage  de  l'air  à  travers 
le  poêle  et  Âi  l'aire  de  section  totale  des  passages^  le  travail 
moteur  sera  par  seconde 
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En  désignant  par  A3  l'aire  de  section  des  deux  conduits 
d'arrivée  de  l'air  situés  à  droite  et  à  gauclie  des  poêles  et  par 
Uj  la  vitesse  de  l'air  dans  ces  conduits,  et  en  faisant  remarquer 
que  le  môme  poids  d'air  doit  passer  par  toutes  les  sections^ 
nous  aurons  les  relations  : 

DA,U,  =  (/,A,U., 
d'où  Ua=^U.. 

EnHu,  en  appelant  : 

L  la  longueur  développée  et  totale  des  conduits  qui  des 
deux  côtés  du  bâtiment  amènent  l'air  au  poêle, 

L' la  longueur  des  tuyaux  du  poêle 

S  le  contour  de  ces  tuyaux, 

nous  verrons  d'abord  que  l'air  éprouve  à  l'entrée  de  ces 
conduits  une  pçrte  de  force  vive  exprimée  par 

«■.|d!r-')'=««.-(;^.-)'  (t:/^ 

attendu  qu'à  l'origine  il  y  a  un  grillage  dont  l'aire  libre  Â'5 
n'est  au  plus  que  0,75  de  celle  de  la  section  A3  du  conduit. 
L'on  a  donc  dans  ce  terme 

^  =0,75  et  m =0,60    A,  étant  d'ailleurs  pour  les  deux 

conduits  égal  à  O^^lô.  (Hôpital  Lariboisière.) 

L'élargissement  du  conduit  au-dessous  du  poêle  présente 
une  section  de  O'^^dO  sur  0'",40  au  moins  de  hauteur,  ce  qui 
lui  donne  une  aire  O=0°*-^,32  et  occasionne  une  perte  de 
force  vive  exprimée  par 

M(.-*;)V=M(.-i-y(QV, 

expression  dans  laquelle  -^ = 0,ôO« 
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Au  passage  de  cet  élargissement  dans  les  tubes  du  poêle, 
il  se  produit  une  perte  de  force  vive  exprimée  par 


■(^-y 


MU 


attendu  qu*ici  l'orifice  d'entrée  a  la  même  section  que  le 
tuyau.  L'on  a  d'ailleurs 


'=0,60    et  (^-iy=0,444. 


Le  frottement  dans  les  conduits  en  maçonnerie  sous  les 
planchers  et  dans  lesquels  la  densité  de  l'air  est  D,  donne 
lieu  à  une  perte  de  trayail  moteur  exprimée  par 

g  g     \Dk^  ) 

toujours  par  suite  de  la  relation 

A,DU,  =  A,d,U,. 

Le  frottement  dans  les  tuyaux  du  poêle  donne  aussi  lieu  i 
une  perte  de  travail,  qui  a  pour  expression 

D'après  cela  l'équation  du  mouvement  de  l'air  introduit 
par  le  poêle  sera 

2DSLp/d,A,U.\*     ?^SX' ,. , 

— rvôf^j — T~^^  ' 
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£d  se  rappelant  toujours  que  l'on  a 


M  = 


d,A,U, 


9 

d'où  A.U,=^      et  '^^=^ 

«,  g       A, 

cette  équation  revient  à 

".l'+(à-)"(^Ù*+('-^)'(t)"+(--')" 

2SL p /rf,A,V  ,  2S'L'p \_^(  (D~rf')A'+(«i'-d.)ft,) 

"•"  A.  \ôT^) + "AT  1  ~  n  "^i         ) 

D'où  l'on  tire  : 

/  ^^|(D-rf)<i'+(d'-«ijfh| 

l  

/  (l+a<,U((->.T)/i'      (f,-0/h) 

V  • -(ife-)'(.tr+(-^)"(t)v(i-.-.)+^(s*+'-¥-' 

En  se  rappelant  toujours  que  Ton  a  les  expressions 
n_     1.30   .  1,30    .         _    1,30    . 

""■r+ST*  ^-r+^'»  "'^-r+ST' 

ce  qui  conduit  à  la  transformation  ci-dessus. 

iai.  Conséquence  de  cette  formule.  —  Le  numérateur  de 
cette  formule  montre  que  la  vitesse  d*écouIement  de  Tair  à 
travers  le  pofile  crott  : 

1"*  Avec  la  température  que  cet  air  acquiert  dans  le 
poélc  ; 

S*  Avec  la  hauteur  du  poêle. 


ou 
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La  première  conséquence  éUil  évidente  dVUe-inèiiie,mais 
comme  la  température  L  de  l'air  que  l'on  doit  faire  affluer 
dans  la  salle,  est  lirailée  et  doit  à  peine  atteindre  40  à  45^  ; 
cette  condition  s'oppose  à  ce  que  Ton  utilise  cette  propriété 
an  delà  d'une  certaine  limite,  et  l'on  Terra  d'aiUears,  par  les 
ap['licationSy  que,  dans  les  limites  et  avec  les  dispositions 
adoptées  par  M.  L.  Duvoir,  celte  influence  est  assez  faible. 

Li  seconde,  permet  en  employant  une  températare  pea 
élevée  d'obtenir  une  Titesse  plus  g^rande,  en  donnant  aux 
poôles  toute  la  hauteur  que  comporte  l'étage,  et  en  diminuant, 
si  on  le  juge  convenable,  leur  diamètre  extérieur, ce  qui  peut 
présenter  plusieurs  avantages,  et  entre  autres  celui  de  per- 
mettre de  les  placer  soit  dans  l'épaisseur  des  murs,  comme  Ta 
fait  habilement  M.  d'Hamelincourt  à  l'École  polytechnique  et 
dans  les  bâtiments  d'administration  du  chemin  du  Nord,  ce 
qui  lui  a  donné  la  faciUté  de  supprimer  toute  apparence  de 
poêles  dans  l'intérieur  des  salles,  soit  en  saillie  le  long  des 
trumeaux,  en  augmentant  leur  nombre  et  diminuant  leur 
diamètre. 

L'augmentation  de  la  hauteur  des  poêles  présenterait  aussi 
l'avantage  subsidiaire  d'assurer,  en  tout  temps  et  même 
quand  on  ne  chauOerait  pas,  le  mélange  de  Tair  neuf  afOuenC 
avec  l'air  des  salles,  en  le  portant  plus  haut  pour  l'obliger  à 
redescendre  vers  les  oriUces  d*appel  placés  à  hauteur  du 
plancher  et  à  entraîner  ainsi  avec  lui  les  portions  d'air  vicié, 
qui  se  seraient  élevées  vers  le  plafond. 

L'on  obtiendrait  par  là  cette  circulation,  ce  mouvement 
général  de  l'air  qui  est  la  condition  d'une  bonne  ventilation. 

En  ce  qui  concerne  le  dénominateur,  les  difTérents  termes, 
^ui  le  composent,  ont  une  assez  grande  influence  sur  la 
valeur  de  la  vitesse. 

C'est  ce  qu'une  application  numérique  mettra  en  évidence. 

Si,  par  exemple,  nous  supposons  d'abord 
T=— 5*    t=zib^    fj=30*, 
ce  qui  correspond  à 

dx=l"»,169. 
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nous  déduirons  de  ces  données. 

l-[-aT=0,982       l+a«'=  1,055      l  +  a/,=  l,liO 
d*où  Ton  conclut 

d'=^.=«.-      (t)"=«.-- 

Si  Ton  a,  comme  à  Thôpital  Lariboisiëre^ 

Tf=I,33;     A,  =  0"-*ï,16;    O  =  0""S32;     m  =  m"=0,60, 
As 

et  par  suite  A2=0'»-%21  ; 

(è;-')'=-."K;è-)"(§^)*='.-< 
(-*r)'(fê)*=»--^  (;^-)=°.-- 

Si  de  plus, 

S=l~,20,  L=15«,A,  =  0"-i,l6,  P  =  0,01,  S'=4™,99, 
L'  =  l",3,  Aji=0"-%21, 
comme  cela  résulte  des  données  locales ,  Ton  aura 


.1  ^=0,.18. 

De  sorte  qu'en  récapitulant  tous  les  termes,  le  dénomina- 
teur, dans  le  cas  actuel,  est  égal  à 

1 ,935  +  0,338 + 0,444  +  3,03  +  0,618=  6,365 . 
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Le  namérateur,  avec  les  données  ci-dessus,  a  pour  fac- 
teurs 

^Oa^T^^  =0,07, 
a'^T)/.-_20X5_  (g,-O/i,_(30-15)I.5_ 

TT^-'^;982-^^^'®^'  iT^~~ï;n-— -^^'^^^ 

et  pour  valeur  9,157 

ce  qui,  en  dëfmilive,  donne  pour  la  vitesse  U,  avec  laquelle 
Tair  vient  déboucher  dans  la  salle. 

Uj  =  1".  199  par  seconde. 

152.  Comparaison  des  résultats  de  la  formule  avec  ceux  de 
Vexpérience,  —  En  appliquant  de  même  la  formule  aux  don- 
nées des  expériences  faites  le  11  janvier  1861,  où  la  tempéra- 
ture extérieure  et  intérieure  avait  les  valeurs  supposées 
ci-dessus,  tandis  que  fj,  celle  de  l'air  fourni  par  les  poêles, 
qui  fonctionnaient  le  mieux,  était  respectivement  : 

/,  =  32*;  26«  22*  21*, 

la  formule  conduirait  à 

Ua=l",212     1",181     1"',161     1"»,160' 
et  Texpérience  a  fourni  les  valeurs 

U=l",140      1",040     1",130     1",150. 

Si  Ton  fait  la  part  des  légères  incertitudes  de  dimensions 
qui  peuvent  exister,  et  surtout  celle  des  obstacles  souvent 
nuisibles,  tels  que  de  simples  toiles  d'araignées,  qui  se  trou- 
vent trop  souvent  dans  les  conduits  et  dans  les  tuyaux  des 
poêles.  Ton  admettra,  sans  doute,  que  l'accord  de  la  formule 
précédente  avec  l'observation  est  au  moins  assez  satisfaisant 
pour  qu'en  se  donnant  une  certaine  latitude  cette  formule 
puisse,  pour  des  cas  analogues,  être  prise  comme  règle 
approximative  de  l'établissement  et  des  proportions  des  ap- 
pareils. 


A  LA  CIRCULATION  DE  L'AIR  DANS  LES  CHEMINÉES,  ETC.  233 

ltJ3.  Observation  relative  à  V influence  des  poêles  sur  Vintro^ 
dvction  de  Vair.  —  Les  quatre  applications  que  nous  venons 
de  faire  mettent  en  évidence  cette  circonstance  remarquable, 
que  la  température  de  l'air  qui  traverse  les  poêles  a  sur  la 
valeur  de  la  vitesse  de  cet  air,  dans  la  saison  du  chauffage, 
beaucoup  moins  d'influence  que  celle  de  l'air  delà  salle  par- 
venue à  sa  valeur  normale.  C'est  la  conséquence  de  la  faible 
hauteur  que  l'on  donne  aux  poêles  par  rapport  à  celle  des 
salles.  L'on  .trouve,  en  effet,  que  tandis  que  pour  une  hauteur 
h'  des  salles  égale  à  5  mètres  et  une  hauteur  h^  =  l"',5  des 
poêles  le  terme  (l'—T)^' acquiert  pour  lf=  15*  etT=— 5Ma 
valeur  101,83,  tandis  que  pour  t^  égal  à 

32?,         26%         22%         et      21* 
Ton  trouve  seulement  pour  le  terme  ■ '~  ^  ^  les  valeurs 

22,85,     15,07,     9,71,  8,36; 

de  sorte  que  ce  terme  n'a  eu  dans  ces  expériences  qu'une 
valeur  variable  de  ^  à  ^^  de  celles  du  premier. 

Cette  observation  montre  combien  il  serait  avantageux  de 
donnera  ces  poêles  une  hauteur  aussi  considérable  que  pos- 
sible. 

Si,  par  exemple,  elle  avait  été,  comme  dans  le  dispositif 
adopté  par  M.  d'Hamelincourt,  égale  à  la  hauteur  totale  de 

l'étage  ou  de  5  mètres,  la  valeur  du  terme  ■  *"7  \  ^  eût  été 

quadruplée ,  sans  compter  que  la  surface  de  chauffe  aurait 
été  aussi  augmentée  dans  la  même  proportion,  si  l'on  avait 
conservé  le  même  dispositif  ou,  ce  qui  aurait,  à  l'inverse,  per- 
mis de  réduire  la  surface  de  chauffe  et  les  dépenses  d'instal- 
lation, si  l'on  avait  voulu  se  contenter  de  la  même  tempéra- 
ture. 

Il  est  vrai  que  la  longueur  des  tuyaux  de  chauffage  serait 
augmentée  dans  la  même  proportion,  mais  comme,  pour  un 
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même  effet,  la  surface  de  chauffe  SL  reslerait  la  même,  il  y 
aurait  sous  ce  rapport  compensation  ;  la  diminution  de  la 
section  Aa  pouvant  seule  exercer  quelque  influence. 

Mais,  en  définitive,  comme  le  terme  relatif  au  frottement 
dans  les  tuyaux  n'a  généralement  qu'une  yaleur  assez  faible, 
par  rapport  à  l'ensemble  du  dénominateur,  l'accroissement 
considérable  que  le  numérateur  acquerrait  ne  serait  pas  sen* 
siblement  diminué. 

Î6A,  Différences  dans  les  résultats  fournis  par  les  différents 
poêles  d'un  même  pavillon.  —  Si  la  comparaison  que  nous 
venons  de  faire  entre  les  résultats  fournis  par  la  formule  et 
ceux  de  l'expérience,  montre  que  la  théorie  peut  rendre 
compte  avec  une  exactitude  suffisante  des  effets  qui  se  pro- 
duisent dans  les  appareils  dont  nous  venons  de  nous  occu- 
per, elle  fait  voir  aussi  quelles  différences  peuvent  présenter 
les  résultats  obtenus  sur  des  appareils  en  apparence  iden- 
tiques sous  tous  les  rapports.  Il  n'est  arrivé  que  trop  souvent 
à  des  observateurs  d6  constater,  en  des  cas  pareils,  d'énor- 
mes différences  et  même  parfois  des  résultats  nuls  à  côté  de 
résultats  considérables,  et  quand  ces  observateurs  ont  con- 
fondu dans  la  totalisation  des  résultats  aussi  divergents,  ils 
me  semblent  avoir  commis  une  erreur  grave  et  même  une 
injustice  involontaire  dans  l'appréciation  du  mérite  des  ap- 
pareils. 

Quand, -en  effet,  de  deux  dispositifs,  qui  doivent  être  iden- 
tiqiles  et  qui  sont  placés  dans  les  mêmes  conditions  géné- 
rales, l'un  fonctionne  bien  et  l'autre  mal,  il  est  évident  que 
celui-ci  a  quelque  défaut  caché,  accidentel,  qui  lui  est  propre 
et  qui  ne  tient  nullement  au  système  dans  lequel  il  est  conçu. 

S'il  s'agit  de  la  simple  constatation  des  effets  ou  de  la  ré- 
ception des  appareils,  il  faut  surseoir  et  exiger  les  modificft- 
tions  nécessaires;  mais  si  l'on  veut  apprécier  le  mérite  d*un 
système,  il  n'est  pas  juste  de  lui  attribuer  des  défauts  acci- 
dentels. 

Au  surplus,  ces  divei^ences  tiennent  bien  souveitot  à  des 
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négligences  dans  la  suryeillance  et  dans  l'entretien,  et  il  est 
possible  de  les  atténuer  beaucoup. 

15S.  Introduction  de  Fair  dans  la  saison  d'été. — Dans  la  sai- 
son d*été,  où  le  chauffage  est  interrompu,  l'introduction  de 
l'air  se  fait  pendant  le  jour  au  moyen  de  l'ouverture  des 
portes  et  d'un  certain  nombre  de  fenêtres,  et  il  n'y  a  pas  à 
s'en  occuper. 

Mais  la  nuit,  l'ouverture  des  fenêtres  aurait  des  inconvé- 
nients, et  il  faut  se  borner  à  celle  des  portes. 

Il  est  facile  de  voir  qu'alors  les  appareils  de  l'hêpital  auquel 
nous  avons  fait  les  applications  précédenles  seraient  complè- 
tement insuffisants  pour  assurer  l'introduction  de  la  quantité 
d'air  nécessaire. 

Dans  ce  cas,  où  l'on  ne  chauffe  pas,  l'air  contenu  dans  les 
poêles  est  tout  au  plus  à  la  température  ;'  de  la  salle,  l'on  a 

donc  alors  ti=t\  et  le  second  terme  ^  l~  \  '  disparaît. 
Les  autres  termes  de  la  formule  restent,  et  elle  devient 

Si  l'on  suppose  que  l'on  ait  la  nuit  t'  =  20^  dans  les  salles, 
ce  qui  est  déjà  une  température  bien  élevée,  etT=  16^,  ainsi 
que  cela  arrive  souvent  l'été,  l'on  en  déduit 

^^  K=  19.579,         2ffa  j^^  h'  =  1.329, 


"=v4 


329  _  0»  457 


6.365 

ce  qui,  avec  des  orifices  de  passage  dont  la  section  libre  n'est 
au  plus  égale  qu'à  0'>-<i,1797,  ne  correspcmdrait  qu'à  un  vo- 
lume d'air  de 

0--S1797  X  0«,0457  =  0-%082I 

par  seconde  et  par  poêle,  et  pour  les  quatre  poêles  d'une 
même  salle  et  par  heure,  à 

0-S0821 X  4  X  3600  =  1 182»  % 
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oa  à  39"'<y40  par  heare  et  par  lit,  quanlilé  insufCsante  et 
qui  n*e5t  pas  même  atteinte  la  plupart  du  temps,  par  suite 
d'obstacles  pennauents  ou  accidentels  qui  se  trouTent  dans 
les  passages.  Aussi,  pour  empêcher  la  température  des*éle- 
Tcr  dans  les  nuits  d*élé,  est-on  obligé  de  tenir  ouTertes  les 
portes  d'entrée  des  salles.    * 

id6.  Dispositions  pour  facUiUr  rentrée  de  Fair  dans  les  salles 
pend'int  les  nuits  d'été. — J*ai  déjà  indiqué  .pour  d'autres  cir- 
constances le  remède  facile  à  cet  inconvénient.  H  consiste  à 
ouvrir  des  orifices  auxiliaires  d'admission  de  l'air  aussi  directs 
que  possible,  en  divers  points  des  salles,  et  à  suppléer  par 
leur  nombre  et  par  la  facilité  de  l'accès  à  la  faible  vitesse 
que  la  diiTérence  des  températures  peut  produire  ;  le  nombre 
de  ces  orifices  auxiliaires  pouvant  d'ailleurs  être  en  quelque 
sorte  illimité,  et  le  volume  d^air  qu'ils  peuvent  alors  intro- 
duire ne  se  trouvant  plus  déterminé  que  par  l'énergie  de 
l'appel  que  l'évacuation  peut  produire,  c'-cst  principalement 
de  celte  évacuation  de  Tair  vicié  qu'il  y  a  lieu  de  se  préoccu- 
per pour  la  saison  d'été. 
Nous  rappellerons  à  ce  sujet  que,  pour  assurer  d'une  ma- 

.  nîère  convenable  l'arrivée  de  l'air  frais  dans  les  salles  et  son 
mélange  avec  la  masse  générale  de  celui  qu'elles  contien- 

*  nent,  il  faut  éviter  la  disposition  trop  généralement  adoptée, 
et  qui  consiste  à  faire  affluer  cet  air  nouveau  à  fleur  des 
planchers,  car  alors,  quand  il  s'agit  d'air  frais  plus  dense 
que  celui  des  salles  et  qui  y  arrive  avec  une  faible  vitesse,  il 
se  maintient  à  fleur  du  plancher  et,  entrant  promplement 
dans  la  sphère  d'activité  des  bouches  d'appel,  il  y  arrive  di- 
rectement, tandis  que  l'air  vicié  et  chaud  continue  à  occuper 
la  partie  supériemre. 

II  convient  alors  de  disposer  les  canaux  d'introduction  de 
l'air  nouveau  et  frais  que  l'on  veut  faire  affluer  dans  les  salles, 
comme  nous  l'avons  indiqué  au  n*  67,  de  manière  que  cet 
air  soit  obligé  de  monter  pour  atteindre  des  orifices  ménagés 
près  du  plafond,  d'une  étendue  suffisante  et  garnis  de  gril- 
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lages  qui  divisent  la  nappe  fluide  en  un  grand  nombre  de 
filets  qui,  ayant  ainsi  peu  de  volume  et  de  masse,  et  perdant 
de  suite  leur  vitesse,  se  répandent  à  l'intérieur  sans  y  occa- 
sionner de  gène  par  une  sensation  de  froid. 

La  disposition  indiquée  au  n""  67  est  d'ailleurs  nécessaire 
pour  que  l'air  chaud  de  la  salle  ne  sorte  pas  et  ne  s'oppose 
pas  ainsi  à  rentrée  de  l'air  frais  qui  afflue  facilement  par 
Faction  de  l'appel  des  cheminées  d'évacuation  ;  mais  il  n'est 
pas  indispensable  que  le  tuyau  d'arrivée  de  l'air  frais  ait 
toute  la  hauteur  de  l'étage  dans  l'épaisseur  des  murs;  il  suffit 
qu'il  en  ait  une  assez  grande  pour  que  la  différence  des 
pressions  extérieures  et  intérieures  engendre  une  vitesse 
convenable. 

Id7.  Application  de  la  formule  du  iV  106  av^  pavillons  de 
r hôpital  Lariboisière  ventilés  par  aspiration,  — Nous  avons  in- 
diqué aux  n*"  145  et  suivants  l'ensemble  général  des  effets 
qui  se  produisent  dans  les  appareils  de  ce  genre,  et  nous  al- 
lons faire  une  application  numérique  aux  pavillons  de  ThApital 
Lariboisière,  sur  lesquels  nous  avons  des  résultats  d'expé- 
rience assez  nombreux. 

Nous  nous  bornerons  ici  à  considérer  l'évacuation,  et  nous 
admettrons  simplement  que,  soit  par  les  poêles,  soit  par  les 
portes  et  par  les  fenêtres,  soit  de  toute  autre  manière,  l'air 
arrive  dans  la  salle,  qu*il  s'y  répartisse  convenablement  et  y 
prenne  une  température  V  et  une  densité  correspondante  d! 
qui  soient  les  mêmes  pour  les  trois  étages. 

Nous  établirons  pour  chacun  de  ces  étages  la  relation  par- 
ticulière qui  le  concerne  d'une  manière  analogue  à  ce  que 
nous  ayons  fait  aux  n**  145  et  suivants,  et  nous  totaliserons 
toutes  les  quantités  de  travail  développées  et  les  forces  vives 
perdues,  pour  appliquer  à  leur  ensemble  le  principe  des 
forces  viyes  ou  de  la  transmission  du  travail. 

188.  Notations  et  cont^enlior».— Remarquons  d'abord  que 
si  nous  appelons  toujours  M  la  masse  de  l'air  introduit  et 


238  APPLICATIOR  DE  LA  TH£Mi£  DU  HOCVEIIENT  DU  GAZ 

écoulé  par  seconde,  elle  est  ou  doit  être  partagée  également 
entre  les  trois  étages,  de  sorte  que,  pour  chacun  d'eux,  la 

M 

masse  d'air  qui  en  sera  évacuée  sera  Mi  =  —,  ce  qui  suppose 

implicitement  que  les  sections  de  passage  étant  égales,  les 
vitesses  le  sont  aussi,  ce  qui  est  ou  peut  être  regardé  comoie 
approximativement  vrai.  Les  hauteurs  d'étages,  que  nous  dé- 
signerons par  fi\  h\  h!\  sont  égales  à  5°" ,60,  y  compris  l'épais- 
seur des  planchers;  les  hauteurs  de  l'extrémité  de  la  che- 
minée d'évacuation,  au-dessus  du  plancher  de  chacun  de  ces 
étages  sont  différentes  ;  nous  les  désignerons  respectivement 
par  Ho.  Ht,  Hi.  Les  longueurs  de  tuyaux  que  parcourt  l'air  vicié 
se  composent  d'une  partie  commune  pour  tous  ces  étages,  c'est 
celle  qui  est  horizontale,  dans  le  grenier,  et  d'une  partie  va- 
riable, qui  est  pour  le  rez-de-chaussée  h^'\'h'  +^"=  16"",80, 
pour  le  premier  étage  /i'-|-A*'=  ll",20,  et  pour  le  deuxième 
étage  /i"  =  5»,60  seulement.  Mais  il  faut  observer  que  la  par- 
tie horizontale  de  cette  longueur,  commune  à  chaque  groupe 
de  trois  cheminées,  varie  d'un  groupe  à  l'autre,  ce  qui  obli- 
gerait à  considérer  chacun  d'eux  isolément  et  apporterait 
dans  le  calcul  une  complication  que  l'on  peut  éviter  en  attri- 
buant à  cette  partie  commune  une  valeur  moyenne  L=  12"*, 
déduite  de  la  somme  des  longueurs  des  conduits  horizontaux 
égale  à  227",80,  divisée  par  leur  nombre  19,  et  en  calculant 
séparément  le  terme  relatif  à  la  résistance  des  parois  dans 
ces  conduits  horizontaux. 

Tous  les  conduits  d'évacuation  ont  0"",23  sur  0«,23,  leur 
aire  individuelle  a  a  pour  valeur  a= 0'»'S0ô29,  et  les  19  con- 
duits de  chaque  étage  présentent  ensemble  une  section 
de  I9a  =  l'""i,00.  La  somme  pour  les  trois  étages  est  de 
3""ï,00. 

La  cheminée  commune  a  une  hauteur  h  =  7°*,  70  seulement 
au-dessus  du  grenier.  Le  diamètre  du  cercle  inscrit  à  l'octo- 
gone formant  le  bas  de  la  cheminée  est  de  1"*,80,  correspon- 
dant à  une  superficie  de  2"*<i,jS84  ;  celui  du  cercle  inscrit  à 
l'octogone  du  sommet  est  de  1",30|,  correspondant  à  une  su- 
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perficie  de  I»  "i.lOds  A  ;  la  section  moyenne  de  cette  chemi- 
née est  donc 

2-^684+ l-M93^  ^,.,^^33^^^ 

et  le  contour  de  cette  section  est  S  =  5". 

Ce  sont  ces  deux  naleurs  que  nous  introduirons  dans  les 
calculs,  mais  nous  nous  rappellerons  plus  loin  que  les  expé- 
riences, dont  nous  voulons  comparer  les  résultais  à  ceux  des 
formules,  ont  été  faites  dans  une  section  dont  Taire  était  de 
2«*^,36,  de  sorte  que  les  vitesses  observées  doivent  ôlre  aux 
vitesses  calculées  dans  le  rapport  inverse  des  sections  ou  de 

2:360  ^^'^^^• 

La  chambre  des  récipients  d'eau  chaude  destinés  à  échauf- 
fer lair  vicié  qui  doit  être  évacué,  a  une  section  de  12"  *ï,375 
beaucoup  plus  grande  que  celle  de  la  cheminée. 

Il  résulte  de  cette  disposition  que,  malgré  réchauffement 
de  Fair  à  la  base  de  la  cheminée  générale  et  le  mouvement 
d'accélération  qui  se  produit  dans  cette  cheminée,  il  n*y  en  a 
pas  moins  une  perte  de  force  vive  au  débouché  des  tuyaux 
horizontaux  au  bas  de  cette  cheminée,  ce  qui  oblige  à  intro- 
duire dans  la  formule  un  terme  de  la  forme 

M(u'-U)% 

relatif  à  cette  perte,  et  dans  lequel  u'  est  la  vitesse  avec  la- 
quelle Tair  traverse  les  récipients  et  y  acquiert  la  tempéra- 
ture <i. 

D'une  autre  part,  Tair  qui  afflue  par  les  conduits  horizon- 
taux dans  cette  chambre  ne  traverse  très-probablement  pas 
tous  les  tuyaux  des  récipients,  qui  y  sont  assez  mal  disposés 
i  cet  effet,  il  circule  plutôt  autour  de  leur  surface  extérieure 
et  s'y  échauffe  avant  de  monter  dans  la  cheminée. 

Mais  à  la  base  même  de  cette  cheminée,  il  est  obligé  de 
passer  par  les  espaces  libres  que  lui  laisse  le  récipient  cen- 
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tral  de  O'^.TS  de  diamètre  et  les  huit  petits  récipients  de  0",30 
{  de  diamètre  qui  entourent  celui-ci.  Cet  espace  libre,  déduc- 

i  tion  faite  des  obstacles,  n*est  pas  de  beaucoup  supérieur  à 

f  l  de  la  section  moyenne  A  =  l"**i,938  de  la  cheminée. 

Il  y  a  donc  à  rentrée  de  cette  cheminée  une  perte  de  force 
Tive  due  à  ce  rétrécissement  du  passage  libre,  outre  celle  qui 
provient  de  la  contraction,  et  nous  aurons  aussi  à  en  tenir 
compte. 

Chaque  conduit  vertical  d'évacuation  présente  deux  chan- 
gements de  direction  au  mouvement  de  Tair,  l'un  à  sa  base. 


1 


'autre  à  son  sommet.  Les  termes  analogues  à  M  (t,'—i)  U' 

(n*  106}  devront  donc  être  répétés  deux  fois  pour  chacun 
d'eux. 

189.  Expression  et  valeur  des  diverses  pertes  de  force  vive 
dans  ce  dispositif.  —  Il  résulte  de  ces  conditions  et  proportions 
particulières  que  les  différents  termes  qui  doivent  entrer 
dans  l'équation  des  forces  vives  ou  de  la  transmission  du 
travail  ont  les  valeurs  suivantes  : 

1*  Perte  de  force  vive  à  rentrée  des  conduits  verticaux  et  aux 
coudes.  —  Attendu  que  l'on  peut  prendre  m"=m= 0,60, 

Re«-de-ch.»«ée   |m  |  (i-l)V2(i,-l)*)  «.=M(i -l)*.' 

-*-- i-i(i-o'^<i-o>'="a-o"" 


Total  pour  les  trois  étages...  3m/-—  iV  * 


Mais  attendu  que  la  somme  des  aires  de  passage  par  les 
tuyaux  d'évacuation  est 

3X19a=3-ï,00, 
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et  que  la  section  moyenne  A  de  la  cheminée,  dans  laquelle 
on  veut  déterminer  la  vitesse^  est 

A=l«i,938, 
ce  qui  donne 

(rX3*S0OXu=£fiXl-',938U, 

il  s'ensuit  que 

d-      M38U_  J. 

et  t*»=0,417(jiyU« 

L'expression  de  la  perte  de  force  vive  à  l'entrée  et  au  pas- 
sage de  l'air  par  les  coudes,  dans  ces  conduits,  peut  donc 
ôtre  mise  sous  la  forme 

3M  (~iyX0,417(^yU  =0,555  (^yMlP 

2*  PerU  de  force  vive  au  débouché  des  conduits  horizontaux 
dans  la  chambre  des  récipients  placés  au  bas  de  la  cheminée  et 
dont  la  section  0  =  12™i,375  : 

Mu'fl— ~r=o.24o(^yMu« 

A'^SXlda^S'^iétant  la  somme  des  sections  des  conduils 
horizontaux  affluents,  et  l'aire  de  section  des  tuyaux  horizon- 
taux étant  à  très- peu  près  la  même  que  la  somme  des  aires 
des  trois  tuyaux  verticaux  qui  y  débouchent. 

3*  Perte  de  force  vive  au  débouché  des  récipients  situés  dans  la 
cheminée.  —  L'air  vicié  qui  afQue  au  bas  de  la  cheminée  s'é- 
cbaufle  en  traversant  les  tuyaux  ménagés  à  cet  effet  dans  les 
récipients  et  qui  n'offrent  au  passage  qu'une  section  libre  0' 
inférieure  à  celle  de  la  section  moyenne  de  la  cheminée. 

En  nommant  u'  la  vitesse  avec  laquelle  cet  air  à  la  tempé- 

TENT.  I.  16 
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ratnre  i»  sort  de  ces  toyanx^  la  perle  àt  tant  ih%  qu*n 
éproare  après  son  entrée  est  d*abori 


[u^Q— iy  =  0,444Mu'' 


Pour  apprécier  cefle  qo*eIIe  sobh  ansa,  après  son  débou- 
ché dans  le  bas  de  la  cheminée,  û  faut  connaître  la  sedioB  & 
do  passage  libre  à  travers  et  antonr  des  appareils  d'échanOe- 
ment.  (Test  ce  que  permeltenl  les  données  suifantes  : 

L*on  a  Tn  que  Taire  de  la  cheminée  générale  d^éfacuation 
i  sa  base  est  égale  i 

A',=  2-^,684. 

D*une  autre  part,  le  récipient  principal,  placé  au  centre  de  la 
cheminée,  a  un  diamètre  de  CJô  et  une  section  de.  0*^,442 
les  huit  récipients,  de  0",30  de  diamètre^  ont  en- 
semble.    0-^,565 


Section  totale 1~»,007 

formant  obstruction  au  passage  de  Fair;  de  sorte  que  la  sec- 
tion libre  serait 

2-1,684— 1-1,007=  l«i,677; 

mais  la  contraction  la  réduit  à 

O'=0,65  X  l-',677 = 1-^,090, 
ce  qui  donne 

0' - 1,090  ""^-^^ 
et  (^-l)*  =  M87. 
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D'autre  part,  Ton  a 

et  par  suite 

Mu'*(i— ir=T;778*X0,444MU»=  l,408Ml?. 

La  perte  totale  de  force  vive  à  rentrée  de  la  cheminée  et 
par  les  passages  autour  des  poêles  est  donc 

jl ,408  +  2,387|  MU*=3,795  MU* 

4''  La  force  vive  emportée  par  l*air  au  débouché  de  la  clie- 
minée  générale  est 

M('-Wu'=3,254MU' 
Vffi.A,/ 

allcndu  que 

A=l«'"«,938,    »),=0,90,    A,=l"-i,193, 

el  qne  par  suite         .  (~x)  =3,454 

La  somme  des  pertes  de  force  Tire  est  donc  exprimée  par 

0,555  ^^,y+0,240  (^*y+3,795+3,254  j  MU* 

=  J0,796(^,y+ 7,049  j  MU» 

5*  Travail  des  pressions  motrices. 
Rez-de-chaussée    (D— <f)H,  x  I9au+((f— d.) A,  ^ 

1"  étage  (D-<OH,  X  l«att-f  (<f  — d,)*,  ^ 

2~élage  (D-dOH,X19au+((f— *)A,^ 

Total     (D-d')(H,+H,+H,)Xl»au+((f— d,)fc,AU 
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Trazaii  de  la  résiUanct  da parois:  —  Cofiduùs  coticsKr. 

Re»le-cfaaiiS5ée      19 ^ii» 

1- étage  19Î^^ii» 

9 

2-éIagc  19^AV 

iCO.  Conduits  harizonlaux.  —  Ils  sont  an  nombre  de  19, 
et  leur  déTeloppement  tolai  est  de  227^,80,  ce  qai  relient  en 
moyenne  pour  chacun  i  nne  longneor  L= 1S*,00.  Leur  sec- 
tion doit  être  au  moins  ^ale  i  trois  fois  celle  des  condoits 
Terticaux  qa*ils  desserrent,  on  k  3a=0^»16,  ce  qni,  en  la 
supposant  carrée,  correspond  à  un  périmètre 

S'=r4X0-,4=l-,«). 

La  yitesse  et  la  densité  dans  ces  conduits  doivent,  d'après 
ces  données,  être  les  mêmes  que  celles  u  et  d*  qui  ont  lieu 
dans  les  conduits  verlicaux. 

D*après  cela,  le  travail  de  la  résistance  des  parois  dans  ces 
19  conduits  aura  pour  expression 

dans  laquelle  la  valeur  moyenne  de  L  sera 

L=12",00, 

comme  nous  venons  de  le  dire. 

161.  Cheminée  dC évacuation.  —  La  hauteur  de  cette  che- 
minée est /ii^T^yTO,  et  son  contour  à  la  section  moyenne 
A  est  S=3",935  ;  le  travail  de  la  résistance  des  parois  a  pour 
expression 
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169.  Équation  du  travail  ou  des  forces  vives.  <-«  D'après  ce 
qui  précède,  Féquation  du  travail  ou  des  forces  vives  sera 
pour  ces  appareils 

[0,795  (^y+ 7,049 JMU« 
=  2[(D-dO(H.+H4+HOl9au-f  3((f-d|)ft,AU 

9 

En  se  rappelant  que  chacun  des  trois  étages  doit  laisser 
évacuer  un  volume  d'air  égal  à  I9au,  Ton  a  les  relations 

9  9 

d'où        .      i9a«=3|;-p  =  -;^=j. 

Cette  éqqalion  peut  élre  mise  soas  la  forme 
(0,795  (^y  +  7,049}MU« 

Si  nous  divisons  tous  les  termes'  par  le  facteur  commun  M 
et  si  nous  substituons  à  u*  sa  valeur 


«•=  0,417  (^Vu* 
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elle  deriendra 

;  u*  {0,795 (|y+7,o49+^P(A-+;i'+/Oxo,4i7(|y 

165.  Expression  de  la  vitesse  fnoyenne  (Tévacuation  dans  la 
cheminée  générale.  —  De  iâ  relation  ci-dessus  l'on  tire«  à 
cause  de  2flf=l9'»,62 

y    0,79s(J)'+7,«49+^|».+V+),-)XO,4.7(J)Vfex0,.n(J)'+S, 

Dans  le  dénominateur  de  cette  expression,  les  seuls  termes 
qui  Yarient  d'une  expérience  à  Tautre,  ou  avec  la  tempéra- 

ture,  sont  ceux  qui  contiennent  le  rapport  [-£\  dont  la  valeur 

moyenne  de  l'hiver  à  Tété  s'éloigne  très-peu  de  0,9 1 5,  comme 
on  peut  le  voir  au  tableau  du  n""  165;  et  comme  ce  rapport 
n'entre  comme  facteur  que  dans  une  partie  des  termes,  l'on 
peut,  sans  crainte  d'erreur  sensible,  supposer  sa  valeur  con- 
stante, ce  qui  simplifiera  les  calculs. 

164.  Introduction  des  données  numériques  et  formule  pratique 
particulière  à  ces  paviUons.  —  D'après  les  données  que  nous 
avons  déjà  indiquées,  l'on  trouve 
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et  si  nous  faisons  toujours  p=0,01, 

^=0,1157;  V=/l'=fc*=5",60;/i«+A'+ft"=16«',8; 

S"=l«,60,  L=12-,  ?^L=2,419,^^X0,417=1,009 

S=4",935,  A=l-^,938,  /i,=  7°S70,  ?^=  0,392 

Ho  =  3X5™,60  +  7VO=  24%50 
H|  =  2X5™,60+7%70=  18  ,90 
H,=        5%60+7^70=   13  ,30 


H.  +  H,+H,  =  56  VO 

Et  si  Ton  fait  de  plus 

(^)=0.915 

comme  nous  venons  de  l'admettre,  la  formule  devient 


/19.62((D-<f)56.70  .  (d'-dJÂT) 
^  "~  V  9,901 1        ïd'  l"        â        j 

16  j.  Comparaison  des  résultats  de  la  foi^mule  avec  ceux  de 
r expérience.  —  Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  substituer  les  va- 
leurs des  densités  D,  d\  et  t/i,  résultant  des  températures 
T,  f  et  ti,  observées  dans  les  expériences. 

Pour  rendre  cette  application  plus  concluante^  nous  choi- 
sirons les  expériences  faites  dans  les  limites  les  plus  écartées 
qui  puissent  se  présenter,  savoir  :  celles  qui  ont  été  exécu- 
tées les  11  et  20  janvier  1861  par  des  températures  extérieures 
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de  —  5*  et  —  2*  '^  et  celles  qui  Tout  élé  dans  la  nuit  da  31  août 
1861  **  par  une  température  extérieure  de  + 16*. 

Afin  qu'il  soit  plus  facile  de  saisir  les  conséquences  de  la 
la  comparaison  des  résultats  du  calcul  avec  ceux  de  l'expé- 
rience, nous  avons  réuni  dans  le  tableau  suivant  toutes  les 
données  d'observations  et  les  valeurs  que  l'on  en  déduit  pour 

,e  terme  (^=W^i£:^ 

le  seul  qui  varie  d'une  expérience  à  l'autre.  Nous  devons 
d'ailleurs  rappeler  que  les  expériences  ayant  été  faites  sur 
une  section  de  2*^,360  de  surface,  tandis  que  le  calcul  est 
fait  pour  la  section  moyenne  de  l'°i,938,  il  y  a  lieu  de  ra- 
mener les  vitesses  calculées  à  ce  qu'elles  auraient  élé  dans  la 
section  d'observation,  en  les  multipliant  par  le  rapport 

ii^^  =  0,821. 
2,360        ' 


*  Annales  du  ComertaXwre,  vnW  1361,  page  56,  et  chap.  YI. 
**  Expérienea  de  vérification  sur  la  ventilation  d^ité,  chap.  VI. 
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166.  Conséquences  du  tableau  précédent;  accord  des  résultats 
du  calcul  avec  ceux  de  robservation,  —  Uexamen  des  résultats 
consignés  dans  ce  tableau  montre  que,  même  pour  le  cas  si 
complexe  que  nous  venons  d'examiner,  le  principe  |des  for- 
ces yives  ou  du  travail  conduit  à  une  formule  qui  s'accorde 
avec  les  résultats  de  Tobservation,  autant  qu'on  peut  le  dé- 
sirer pour  de  semblables  applications. 

L'on  remarquera  d'ailleurs  que  la  formule  donne  des  va- 
leurs de  la  vhesse  qui  sont  pour  ainsi  dire  identiques  à  celles 
qui  ont  été  observées,  et  que,  par  conséquent,  si  oa  la 
prenait  pour  règle  de  l'établissement  ou  du  calcul  des  effets 
des  appareils,  l'on  ne  risquerait  pas  de  se  tromper  d'une  ma- 
nière notable. 

167.  Influence  relative  des  pertes  de  force  vive  et  de  la  résis- 
tance  des  parois.  —  Celte  comparaison  montre  aussi  quelle 
énorme  influence  exercent  sur  les  effets  que  produiraient 
naturellement  les  différences  de  température,  les  pertes  de 
force  vive  et  la  résistance  des  parois. 

En  effet,  sans  l'influence  de  ces  deux  causes  le  dénomina- 
teur de  la  fraction  sous  le  radical,  qui  a  ici  la  valeur  de  9,901, 
dont  la  racine  carrée  est  3,146,  serait  réduit  à  l'unité.  Par 
conséquent  la  vitesse  que  l'air  peut  posséder  dans  la  cbe- 
minée  d'évacuation  se  trouve  par  ces  deux  causes  réduite 

à  T-rrz  de  ce  qu*elle  serait^  si  l'on  avait  pu  les  éviter.  Cela 

met  en  évidence  l'utilité  de  toutes  les  dispositions  propres  à 
atténuer  ces  effets,  que  l'on  ne  peut  d'ailleurs  se  flatter  de 
faire  disparaître  complètement. 

Enfin,  il  y  a  lieu  d'observer  que  dans  cette  valeur  du  dé- 
nominateur 9,901,  les  pertes  de  force  vive  entrent  pour 

7  775 
0,726  +  7,049  =  7,775      OU  pour      ^^^  =  0,785, 

et  la  résistance  des  parois  pour  0,215  seulement. 
Nous  avons  indiqué  précédemment  les  moyens  généraux 
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i  employer  pour  diminuer  les  pertes  de  force  rive,  mais  il 
bol  remarquer  que  dans  le  cas  actuel  celle 


M('-VyU*=3,244MU% 
\m,kj 


relative  à  la  vitesse  avec  laquelle  Tatr  s*échappe  dans  l'at- 
mosphère est  inévitable^  pour  assurer  à  l'évacuation  la  stabi* 
lité  convenable  qui  ne  peut  être  obtenue  qu'avec  des  vitesses 
de  1"  à  I"|50  par  seconde  au  moins,  surtout  quand  la  che- 
minée n'est  pas  pourvue  d'appareils  propres  à  la  mettre  à 
l'abri  de  Faction  des  bourrasques. 

Quant  au  terme  3,795  MU*  provenant  du  passage  de  l'air 
à  travers  les  récipients  destinés  à  l'échauCTer  pour  produire 
rappel,  des  dispositions  convenables  peuvent  en  atténuer  la 
valeur,  mais  dans  une  assez  faible  proportion. 

En  ce  qui  concerne  la  résistance  des  parois,  il  est  évident 
qu'il  convient  de  restreindre  autant  que  possible  le  dévelop- 
pement des  conduits  parcourus  et  le  rapport  de  leur  péri- 
mètre à  l'aire  de  leur  section  transversale.  Or  cette  aire  étant 
déterminée  par  la  considération  de  la  vitesse  que  l'air  doit 
prendre  dans  les  conduits,  laquelle  est  toujours  assez  limitée, 
il  conviendra  d'adopter  de  prérérence  la  forme  circulaire 
pour  les  sections  plutôt  que  la  forme  carrée,  attendu  que 

pour  un  carré  de  côté  G  le  rapport  -j-=  ttj=  g,  tandis  que 

irD* 

pour  un  cercle  de  diamètre  D  et  dont  la  superficie  -r-  serait 
égale  à  celle  (?  du  carré,  ce  rapport  serait  seulement 

4 
dont  la  valeur  est  inférieure  à  ^ ,  attendu  que 

,129. 


V^='.' 
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Mais  le  moyen  le  plus  erCcace  de  dimlooer  llnfluence  de 
la  résistance  des  parois,  c'est  de  rendre  leur  surface  assez 
polie  pour  que  le  coefficient  p  de  la  résistance,  au  lieu  d*ac- 
quérir  la  valeur  p= 0,01,  que  nous  avons  adoptée  et  dont 
toutes  les  discussions  précédentes  prouvent  Texactitudc, 
puisse  devenir  plus  faible  et  se  rapprocher  le  plus  possible 
de  celle  p= 0,0032  qui  est  relative  aux  surfaces  métalliques 
médiocrement  polies.  Il  conviendrait  donc  que  les  parois  de 
ces  conduits  fussent  recouvertes  au  fur  et  à  mesure  de  leur 
construction  d'un  enduit  poli  en  stuc,  ce  qui  ne  serait  ni 
difGcile  ni  dispendieux  et  parait  avoir  été  foit  à  ThApilal  La- 
riboisiére  dans  les  pavillons  ventilés  par  insufflation. 

Ajoutons  enfin  qu'une  grande  propreté,  des  nettoyages 
fréquents  sont  indispensables,  pour  maintenir  ces  surfaces 
débarrassées  de  tous  dépôts  susceptibles  d'altérer  leur  poli 
et  surtout,  comme  nous  l'avons  dit  plusieurs  fois,  pour  dé- 
truire les  toiles  d'araignées,  qui  tendent  successivement  à  s*y 
former. 

168.  Corrélation  à  établir  entre  le  chauffage  et  la  ventilation. 
—  En  général,  il  y  a  lieu  de  fdire  remarquer  que  dans  tous 
les  systèmes  de  cliauBuge  et  de  ventilation,  les  deux  ordres 
d'effets  à  obtenir  sont  liés  l'un  à  l'autre  et  doivent  être  com- 
binés de  manière  à  satisfaire  on  toute  saison  aux  conditions 
exigées  ;  c'est  ce  que  les  constructeurs  oublient  trop  souvent. 

Il  faut  en  effet  remarquer  que  les  calorifères  employés 
doivent  à  la  fois  fournir  en  tous  temps  la  proportion  mini- 
mum d'air  nouveau  jugée  nécessaire,  et  la  donner  à  une 
température  telle  que  celle  des  locaux  cbaufTés  atteigne  et  ne 
dépasse  pas  les  limites  convenables. 

Or,  si  l'hiver  les  poêles  chauffés  à  l'eau  ou  à  la  vapeur,  si 
les  calorifères  à  air  satisfont  pour  des  températures  exté- 
rieures données,  quant  au  volume  et  à  la  température  aux 
conditions  imposées,  il  arrive  souvent  qu'il  n'en  est  plas  du 
tout  de  même  au  printemps,  à  l'automne  et  encore  moins 
l'été  ;  tantôt,  pour  assurer  la  ventilation,  l'on  introduit  de 
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Tair  trop  chaad;  tantôt  à  l'inverse,  quand  la  température 
parait  trop  élevée,  Ton  restreint  trop  le  volume  d*air  affluent 
ou  celui  que  Ton  extrait,  et  alors  la  présence  des  individus 
amène  aussi  la  température  à  un  degré  trop  élevé. 

La  difficulté  vient  de  ce  que  la  plupart  des  appareils  ou 
des  dispositifs  employés  ne  sont  pas  pourvus  de  moyens  ac- 
cessoires convenables  pour  mêler  à  Tair  chaud  qu'ils  four- 
nissent un  volume  d'air  extérieur  froid  suffisant  pour  que, 
en  tous  temps,  le  volume  d*air  exigé  par  la  ventilation  soit 
assuré. 

En  passant  en  revue  les  divers  genres  d'appareils,  nous 
pourrons  mettre  ces  défauts  en  évidence  et  en  indiquer  le 
correctif. 

109.  PoHes  à  eau  chaude  ou  à  vapeur.  —  Dans  les  poêles 
de  ce  genre,  l'air  affluent  est  chauflTé  en  parcourant  des 
tuyaux  qui  traversent  le  poêle  dans  toute  sa  hauteur  ou  en 
circulant  dans  des  conduits;  d'autres  fois  ces  poêles  sont 
disposés  sous  forme  de  tuyaux  plus  ou  moins  longs  et  renflés 
sur  une  partie  de  leur  longueur. 

Dans  le  premier  cas,  qui  est  celui  des  poêles  à  eau  de 
M.  L.  Duvoir-Leblanc  et  des  poêles  à  vapeiar  de  M.  Grouvelle, 
le  volume  d'air  extérieur  appelé  par  la  circulation  que  dé* 
termine  la  chaleur  du  poêle  est  essentiellement  dépendant 
de  l'excès  de  la  température  du  poêle  sur  celle  de  l'air  exté- 
rieur et  de  la  température  de  la  salle.  Si  cette  dernière  doit 
rester  constante  et  si  la  température  extérieure  s'élève,  le 
volume  d'air  appelé  diminue.  Et  cette  diminution,  qui  pro- 
vient de  celle  de  l'excès  t—T  de  la  température  du  poêle  sur 
celle  de  l'air  extérieur,  ne  peut  être  évitée  dans  ces  poêles  où 
les  sections  de  passage  sont  déterminées  d'une  manière  inva- 
riable, parce  que  le  volume  d'air  écoulé  est  toujours  fourni 
par  une  expression  de  la  forme 


Q=KA^2ffa(l— T)H 
dans  laquelle  R  est  un  coefficient  numérique,  constant 
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pour  chaque  appareil  ou  dispositif  et  dépendaDt  de  ses  pro- 
portions, A  la  somme  des  aires  de  passage  offertes  i  Tair 
2g,  a  et  H  des  quantités  constantes.  U  est  donc  évident  que  le 
Yolume  û  d*air  introduit  diminue  proportionnellement  au 

facteur  

v/(— T. 

Comme  Tou  ne  peut  éviter  les  variations  de  ce  facteur»  il 
faut,  pour  conserver  au  volume  Q  une  valeur  constante, 
rendre  Taire  À  des  passages  de  Fair  variable  entre  des  limites 
assez  étendues,  pour  que  dans  la  saison  du  cbauifage  il  soit 
possible  de  satisfaire  h  la  double  condition  d*une  tempéra- 
ture intérieure  des  salles  constante  et  d*un  volume  d*air  nou- 
veau aussi  constant  ou  à  peu  près. 

Cela  ne  parait  pas  impossible,  en  conservant  aux  poêles  à 
eau  chaude  ou  à  vapeur  leur  forme  ordinaire,  si  on  le  juge 
nécessaire. 

Il  faut  d'abord  que  les  conduits  qui  amènent  l'air  extérieur 
vers  les  poêles  aient  des  sections  beaucoup  plus  grandes  que 
celles  qu'on  leur  donne  ordinairement  et  calculées  de  ma- 
nière que,  pour  les  plus  basses  températures  auxquelles  ou 
est  obligé  de  chauffer  les  poêles,  et  môme  pour  les  tempéra- 
tures de  printemps  et  d'automne  oài  l'on  ne  chauffe  pas,  l'air 
puisse  y  passer  au  volume  voulu. 

Ainsi,  dans  le  cas  où  la  température  des  salles  est  fixée  à 
20*  au  maximum,  et  où  celle  de  Tiûr  extérieur  serait  de  16*, 
la  différence  t—T  n'étant  plus  que  de  4*,  il  faudrait  calculer, 
d'après  ce  faible  excès  de  température,  la  vitesse  de  passage 
qui  en  résulterait,  et  faire  A  serait  donnée  par  la  formule 


A  =  , 


Si,  par  exemple,  il  s'agissait  d'une  salle  semblable  à  celle 
de  l'hôpital  Lariboisière  où  n  y  a  trente  deux  lits,  à  chacun 
desquels  on  voudrait  fournir  par  heure  60  mètres  cubes  d'air 
noureau,  ce  qui  ferait  en  tout  1920  mètres  cubes  par  heure 
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ou0""%533  en  V\  la  formule  du  n""  165  qui,  pour  ce  cas, 
conduit  à  une  vitesse  moyenne  de  0"',462,  montrerait  que 
la  section  doit  être  au  moins  égale  à 

ou,  s'il  y  a  4  poêles,  à  0*',288  par  poêle. 

Dans  cet  hdpital,  Taire  des  sections  de  conduits  d'arrivée 
de  Fair  est  par  poêle  A  =  o»-*ï,16;  mais  elle  est  répartie  entre 
deux  canaux  opposés  dans  Tun  desquels,  selon  les  vents,  la 
circulation  peut  être  contrariée.  Il  faudrait  donc  que -chacun 
de  ces  deux  conduits  ei\t  à  lui  seul  la  section  voulue,  attendu 
qu'il  n'y  a  aucun  inconvénient  à  offrir  à  l'air  des  passages 
plus  larges  qu'il  ne  serait  nécessaire. 

Mais  cette  large  proportion  des  canaux  d'appel  de  l'air 
nouveau  serait  à  peu  près  inutile,  si  des  débouchés  équiva- 
lents ne  lui  étaient  offerts,  soit  par  les  poêles,  soit  autrement. 
Or  les  poêles  à  eau  ou  à  vapeur  sont,  sous  ce  rapport,  géné- 
ralement mal  proportionnés.  Ainsi  à  l'hôpital  Lariboisière 
les  poêles  à  eau  chaude  n'offrent  par  les  tubes  qu'une  aire  de 
passage  A  =  0"'''i,21,  et  les  poêles  à  vapeur  une  section  de 
0"*  "1,147,  et  en  outre  les  grilles  placées  sur  ces  deux  systèmes 
de  poêles  réduisrnt  beaucoup  la  section  libre  de  passage. 

Il  convient  donc  de  se  réserver  le  moyen  de  faire  varier 
CCS  sections  de  passage  selon  les  saisons,  de  façon  que  pen* 
dant  l'hiver,  où  la  différence  de  température  et  par  suite  la 
vitesse  d'écoulement  sont  plus  grandes^  la  température  reste 
dans  les  limites  convenables  ;  et  que  Pelé,  où  la  vitesse  est 
Ëiible,  le  volume  puisse  atteindre  le  chiffre  voulu.  Gela  ne 
présente  pas  en  réalité  de  difricultés  ;  l'ou  peut  y  parvenir 
de  diverses  manières,  que  je  ne  crois  pas  nécessaire  d'in- 
diquer. 

Lorsqu'au  lieu  de  poêles  on  emploie  pour  échauffer  l'air 
de  simples  tuyaux,  dans  lesquels  circule  de  Teau  ou  de  la 
vapeur,  et  qui  sont  renfermés  dans  des  gaines  ou  conduits 
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en  maçonnerie,  ainsi  que  Fa  pratiqué  M.  d^Hamelincoort,  il 
snfGt  de  donner  à  ces  conduits  des  sections  assez  grandes 
pour  que,  sous  Faction  des  moindres  différences  de  tempé- 
rature qui  se  présentent  dans  la  saison  de  cbauffage,  il 
puisse  y  passer  les  Tolnines  d*air  voulus.  Des  Tentelles  régu- 
latrices permettront  de  modifier  et  de  régler  ralOueiice  de 
cet  air»  quand  les  diCTérenccs  de  température  seront  plus 
grandes. 

Quant  à  la  saison  d'été,  il  y  a  encore  moins  de  difficultés, 
attendu  que  les  poêles  n*étant  pas  chauffés,  l'air  qui  les  tra- 
Tcrâe  arrire  à  la  température  entérienre  et  que  dès  lors,  soit 
par  leurs  conduits  particuliers,  soit  par  des  orifices  auxi- 
liaires, il  devient  facile,  comme  nous  Favons  dit,  de  Caire 
entrer  les  volumes  d*aîr  extérieur  jugés  nécessaires. 

170.  Calorifères  à  air,  —  Lorsque  Fon  emploie  des  calo* 
rifères  à  air  chaud  qui,  Fhiver,  fournissent  presque  tous 
de  Fair  à  80  ou  100*  au  moins,  il  est  encore  plus  indispen- 
sable de  mélanger  cet  air  avec  une  proportion  convenable 
d*air  frais;  à  cet  effet  il  convient,  comme  nons  l'avons  dit, 
de  mettre  ces  calorifères  en  communication  avec  des  cham- 
bres i  air  destinées  au  mélange  de  Fair  chaud  fourni  par 
les  calorifères  et  de  Fair  froid  appelé  du  dehors. 

(Test  ce  que  négligent  trop  les  constructeurs  de  ces  appa- 
reils, quand  ils  les  destinent  non-seulement  au  chauffage, 
mais  encore  i  la  ventilation  par  appel;  de  sorte  que  Fon  est 
rarement  maître  avec  ces  appareils  de  modérer  la  tempéra- 
ture et  d'assurer  un  renouvellement  suffisant  de  Fair.  C*est 
ainsi  qu'à  Fhdpital  Necker  et  surtout  i  Fhospice  du  Vésinet, 
après  avoir  disposé  dans  ces  deux  établissements  les  calori- 
fères dans  des  chambres  assez  grandes.  Ton  a  été  obligé  d'y 
pratiquer  de  larges  orifices  d'introduction  directe  de  Fair 
extérietu-,  tant  pour  sufBre  aux  besoins  de  la  ventilation 
qu'afin  de  pouvoir  régler  les  températures. 

Enfin,  outre  ces  précautions,  il  est  nécessaire  de  disposer 
dans  ces  chambres  des  chicanes  qui  obligent  Fair  froid  et 
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Tair  chaud  i  se  mélanger,  car  ils  tendent  beaucoup  pins  à 
rester  séparés,  même  quand  ils  sont  en  mouvement,  qu*on 
ne  serait  tenter  de  le  croire. 

171.  ObservcUion  relative  à  remploi  d'appareils  viécaniques. 
«»  Il  est  bien  évident  que  ces  réflexions  ne  s'appliquent 
qu*aux  dispositirs  où  h  ventilation  se  fait  par  la  seule 
action  de  Fappel,  car  dans  ceux  qui  emploient  des  appareils 
d*insufnation,  il  suffit  d'augmenter  la  vitesse  de  ces  organes 
pour  accroître  dans  une  certaine  proportion  les  volumes 
d*air  qu'ils  fournissent.  Mais  nous  n*avons  pas  à  nous  occu- 
per ici  de  ce  mode  de  ventilation,  qui  conduit  à  des  installa- 
tions très-coûteuses»  et  à  des  dépenses  journalières  plus  con- 
sidérables que  la  ventilation  par  appel. 

17S.  Application  au  mouvement  de  l'air  dans  une  cheminée 
en  zinc  chauffée  par  des  becs  de  gaz.  —  A  l'occasion  de  re- 
cherches relatives  aux  cheminées  des  machines  h  vapeur,  et 
qui  feront  partie  d'un  travail  que  nous  publions  en  ce  mo- 
ment, H.  Tresca  et  moi,  nous  avons  fait  exécuter  au  Conser- 
Yatoire  des  arts  et  métiers,  des  expériences  spéciales  sur  le 
mouvement  de  l'air  dans  une  cheminée  verticale  en  zinc  de 
0">,24  de  diamètre,  dont  la  hauteur  a  varié  de  11  mètres  à 
13  mètres. 

Le  mouvement  de  l'air  était  produit  par  la  chaleur  que  dé- 
Teloppaient  des  becs  de  gaz  allumés  à  la  partie  inférieure  de 
cette  cheminée,  placée  dans  la  tour  de  la  galerie  d'expéri- 
mentation à  l'abri  de  l'action  du  vent  et  du  soleil. 

Malgré  cette  situation,  dans  un  lieu  où  la  température 
était  à  peu  près  la  même  en  bas  et  en  haut,  où  il  ne  se  for- 
mait en  apparence  aucun  courant  d'air  sensible,  il  se  pro- 
duisait dans  cette  cheminée  un  mouvement  très-appréciable, 
et  dont  il  a  été  nécessaire  de  tenir  compte  dans  l'examen  des 
résultats  immédiats  des  expériences,  afin  de  ne  pas  en  con- 
fondre reflet  avec  celui  de  la  chaleur  développée  par  les  becs 
de  gaz.  Cette  précaution  était  d'autant  plus  nécessaire  que 
dans  le  cas  actuel  les  températures  ont  toujours  été  assez 
VEWT.  I.  17 


258  APPLICATIOII  DE  LA  THÉOniE  DU  MOUTEHENT  DU  GAZ 

basses.  Elle  le  serait  évidemment  beaucoup  moins  si  l'on 
opérait  i  des  températures  bien  plus  éleTées  que  celles  de 
Fair  extérieur. 

La  vitesse  de  Tair  dans  la  cheminée  a  été  mesurée  à  Taide 
d'un  anémomètre  de  M.  Combes,  dont  la  formule  était  : 

V=0-,18  +  0,043N. 

La  température  de  l'air  sortant  était  déterminée  à  la  partie 
supérieure  de  la  cheminée,  et  le  volume  de  gaz  consommé 
était  donné  par  un  compteur. 

Les  becs  de  gaz  étant  placés  à  0"»10  dans  l'intérieur  do 
tuyau,  la  colonne  d'air  chaud  avait  10",90  de  hauteur. 

Pour  discuter  les  résultats  de  ces  expériences,  on  les  a 
comparés  à  ceux  de  la  formule  théorique  du  n?  106  de  la  vi- 
tesse d'écoulement  qui,  pour  le  cas  actuel,  se  réduit  à  : 


■^ 


et  dans  laquelle  on  pourrait  même  négliger  le  terme 

( l\  =0,0625,  à  cause  de  »i=0,80. 

La  vitesse  U  donnée  par  cette  formule  ne  diffère  de  celle 
qui  correspond  au  numérateur  : 


v^ 


2gH(t-T) 


et  que  nous  désignerons  par  V\  que  par  le  dénominateur  : 

qui  tient  compte  des  pertes  de  force  YÎve  à  l'entrée  et  à  la 
sortie  ainsi  que  de  la  résistance  des  parois. 
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Par  conséquent  la  comparaison  de  la  vitesse  : 


\y=\J^ 


avec  la  vitesse  observée  U  ou  celle  de  leurs  carrés  U'"  et  U*, 
nous  fera  voir  si  le  rapport  de  ces  valeurs  est  constant,  et  si 
les  effets  observés  suivent  effectivement  la  marche  indiquée 
par  la  formule,  en  même  temps  qu'elle  nous  fournira  la  va- 
leur du  dénominateur  : 


■+(è-')'+ï'' 


qu'il  conviendrait  d'adopter  pour  que  les  résultats  de  la  for- 
mule et  ceux  de  l'expérience  fussent  d'accord. 

Les  résultats  de  ces  expériences  sont  consignés  dans  les 
tableaux  suivants,  dont  le  premier  contient  les  données  mê- 
mes des  observations  faites  avant  et  pendant  l'allumage  des 
becs. 

D'après  ces  données  nous  pouvons  calculer,  comme  il  a 
été  dit  plus  haut,  la  valeur  des  vitesses  U'  et  U,  ainsi  que  le 

rapport  -r^de  leurs  carrés,  ce  qui  fournit  les  résultats  consi- 
gnés dans  le  second  tableau  ci-après  : 
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175.  Conséquence  des  résultats  contenus  dans  ce  tableau.  — 
L*examen  des  résultats  précédents  montre  que  les  carrés 
des  vitesses  U'  calculées  et  U  observées  sont  dans  un  rapport 
constant,  comme  Tindiqae  la  théorie.  L*on  pourrait  même 
en  déduire  la  valeur  de  ce  rapport,  qui  devrait  être  égal  à  : 


'+S-)'+ï'=''" 


et  par  suite  la  valeur  du  ccTefBcient  p. 

174.  Observation  relative  à  la  perte  de  chaleur  par  les  parois. 
—  Mais  il  faut  remarquer  que  la  cheminée  en  zinc,  sur  la- 
quelle nous  avons  opéré,  n*avait  aucune  enveloppe,  qui  per- 
mit d*empécher  en  partie  la  déperdition  de  chaleur,  et  que 
par  conséquent  les  températures,  ainsi  que  les  vitesses  ob- 
servées, ont  été  notablement  plus  faibles  que  si  cette  déper- 
dition avait  pu  être  évitée.  Si  donc  Ton  se  servait  de  la  rela- 
tion précédente,  Ton  serait  conduit  i  une  appréciation  trop 
élevée  des  résistances. 

La  cheminée  étant  d'ailleurs  en  zinc  à  surface  unie,  il 
paraît  naturel  d'admettre  que  le  coefficient  p  devait  y  avoir 
la  valeur  p= 0,003 15  déduite  des  expériences  de  M.  d*Au- 
buisson  sur  des  tuyaux  en  fer  blanc. 

En  introduisant  cette  valeur  dans  le  dénominateur  de  la 
formule^  il  devient  : 


■+(è-')'+Tf=»-«". 


et  si  à  l'aide  de  cette  valeur,  nous  calculons  les  vitesses  théo- 
riques U',  que  la  formule  fournirait,  pour  les  comparer  aux 
vitesses  observées  nous  trouverons  les  résultats  suivants  : 
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VALICIS 

de 
l-T. 

TALCCR8 

de 

VALEURS 

de 
!+aT. 

YALKURt 

de 
U' 

VALBI/KS 

de 
U 

RAPPORT 

u 

b  5 
35 
20 

5,550 

4,169 
2,519 
1,459 

1,024 
1,024 
1,034 
1,024 

1?567 
1,358 
1,058 
0,804 

1T26O 
1,050 
0,900 
0,660 

Moyenne... 

0,604 
0,773 
0,890 
0,821 

0,822 

175.  Conséquences  de  ces  résultats.  «»  Il  suit  de  la  compa- 
raison que  nous  venons  de  faire  que  les  vitesses  réelles  d'é- 
vacuation produites  par  la  chaleur  développée  par  le  gaz 
brûlé  ne  sont  en  moyenne  que  les  0,822  des  vitesses  que 
fournirait^  dans  ce  cas  la  formule  théorique  qui  ne  tient  pas 
compte  du  refroidissement  de  Tair. 

Par  conséquent  pour  cette  cheminée,  telle  qu'elle  était 
installée  dans  nos  expériences,  la  formule  pratique,  qui  don- 
nerait les  vitesses  de  l'air  correspondantes  i  un  excès  t — T  de 
la  température  de  Tair  sortant  sur  celle  de  l'air  extérieur, 
serait 

dans  laquelle  a  =  0,003665  et  où  l'on  ferait  m  =  0,80  et 
p==  0.00315. 

L'on  tiendrait  ainsi  implicitement  compte  des  pertes  de 
chaleur  qui  diminuent  la  vitesse  théorique  de  0,178  de  sa 
valeur. 

176.  Volume  (fair  écoulé  par  la  cheminée  par  mètre  cube  de 
gaz  brûlé.  —  Les  expériences  précédentes  nous  ont  permis 
de  comparer  le  volume  d'air  écoulé  par  reffet  de  la  chaleur 
développée  par  le  gaz  brûlé  au  volume  de  ce  gaz,  et  l'on 
trouve  dans  la  9*  colonne  du  numéro  (172)  le  nombre  de 
mètres  cubes  d'air  que  la  combustion  d'un  mètre  cube  de  gaz 
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a  fait  écouler  par  le  tuyau,  en  plus  du  yolume  qui  y  passait 
par  raction  de  la  yenlilation  naturelle. 

L*on  voit,  par  les  chiffres  qui  y  sont  consignés,  que  mal- 
gré une  anomalie  fournie  par  la  deuxième  expérience,  qui  a, 
du  reste,  indiqué  une  résistance  plus  grande  que  les  autres 
dans  le  tuyau,  le  volume  d'air  écoulé  par  màtre  cube  de  gaz 
brûlé,  croit  à  mesure  que  la  température  dans  le  tuyau  de* 
vient  moins  élevée  ;  ce  qui  justifie  complètement  ce  que  nous 
avons  dit  de  Tavantige  des  faibles  excès  de  température. 

177.  Yolume  d^air  écoulé  par  unité  de  chaleur  développée  dam 
le  tuyau.  —  Pour  permettre  de  rattacher  ces  résultats  à  des 
expériences  analogues,  que  nous  nous  proposons  de  faire 
avec  d'autres  combustibles  que  le  gaz,  nous  avons  calculé  le 
volume  d'air  écoulé  qui  correspond  au  développement  d'une 
unité  de  chaleur  dans  le  tuyau.  Il  nous  a  sufG  pour  cela  de 
diviser  les  volumes  d'air  correspondant  à  la  combustion  d'un 
mètre  cube  de  gaz  par  le  nombre  6000  des  unités  de  chaleur 
que  développe  la  combustion  d'un  mètre  cube. 

On  a  trouvé  ainsi  les  nombres  inscrits  dans  la  dixième  co- 
lonne du  tableau  dun"*  i7o.Ils  croissent  naturellement  aussià 
mesure  que  la  quantité  de  chaleur  dépensée  devient  moindre, 
et  rendent  manifeste  l'influence  des  moindres  différences  de 
température  sur  les  effets  de  la  ventilation,  en  montrant  que 
deux  degrés  seulement  d'excès  de  la  température  intérieure 
sur  la  température  ambiante  au  bas  de  la  cheminée  ont  sutB 
pour  produire  dans  ce  tuyau  un  écoulement  d'air  de  1884"** 
par  mètre  cube  de  gaz  brûlé,  ou  deO^-^SU  par  unité  de  cha- 
leur dépensée. 

178.  Cas  d'un  tuyau  terminé  par  un  ajutage  conique.  — 
La  formule  du  n**  106,  qui  donne  la  vitesse  moyenne  dans  le 
tuyau  ou  cheminée  d'évacuation  de  l'air,  peut  être  mise  sous 
la  forme 
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en  désignant  par  K  l'ensemble  des  termes 

e-)+(;^-)'+(^-)"+(-s)'+«¥^- 

Si  Ton  veut  en  déduire  la  valeur  de  la  vitesse  Yi  à  la  sortie 
de  la  cheminée  par  l'orifice  Ai,  l'on  a,  au  moyen  de  la  rela- 
tion, 

m,  A,  Vt  =  AU 

qui  suppose  que  la  température  et  la  densité  ne  changent 
pas, 

"..A.    y  i+(îîî^yK 

Cttte  formula  montre  que  la  vitesse  de  sortie  par  l'orifice 
A|  croit  d'autant  plus  rapidement  que  la  fraction  -^  est 
plus  petite. 

179.  Application  aux  expériences  faites  sur  une  cheminée  en 
zinCj  tci^minée  par  un  ajutage  conique  allongé.  —  J'ai  déjà  fait 
connaître  dans  le  numéro  des  annales  du  Conservatoire  pu- 
blié en  avril  1861,  les  résultats  généraux  des  expériences  que 
nous  avons  exécutées  au  Conservatoire  des  arts  et  métiers, 
sur  reflet  du  rétrécissement  du  débouché  des  cheminées,  et 
j'avais  ajourné  à  une  autre  époque  la  discussion  des  résultats 
de  ces  expériences,  au  point  de  vue  de  la  vérification  des 
principes  de  la  théorie. 

C'est  ici  le  lieu  de  reprendre  cette  question  et  d'appliquer 
la  formule  précédente,  pour  en  comparer  les  résultats  à  ceux 
de  l'observation.  La  cheminée  employée  était  celle  dont  il  a 
été  déjà  question  aux  n~  173  et  suivants.  Son  diamètre 
intérieur  était  de  0"*,24  et  elle  était  surmontée  d'un  ajutage 
conique  allongé,  d'un  mètre  de  hauteur,  ayant  au  sommet 
un  diamètre  de  0"*,10  seulement;  ce  qui  assigne,  d'après  les 


265  APPLICATION  DE  LA  THÉORIE  DU  HOUYEMENT  DU  GAZ 

expériences  connues,  au  coefficient  m^  relatif  à  cet  orifice  la 
Yaleurfni=0,90. 

Cet  ajutage  a  été  successi?enient  raccourci  pour  obtenir 
des  orifices  d'évacuation  du  diamètre  de 

0-,10    0",14    0-,18    et    0»M; 

ce  qui,  en  même  temps,  a  fait  varier  la  hauteur  H  de  la  che- 
minée, qui  a  été  de 

13-,00     12»,72     12",42     et     12-,14. 

Les  températures  ambiantes  ont  été  observées  en  bas  et 
en  haut  de  la  cheminée,  et  pour  tenir  compte  implicitement 
de  la  ventilation  naturelle  due  à  la  différence  de  température 
de  Tair  ambiant  au  sommet  et  au  bas  de  la  cheminée,  nous 
avons  introduit  dans  les  calculs  pour  la  température  T  de 
Fair  extérieur,  la  valeur  T=  8%5  qui  était  celle  de  l'air  en 
haut  de  cette  cheminée. 

Dans  le  cas  actuel  le  terme  K  de  la  formule  du  n^  106  a 
pour  valeur. 

et  Ton  a  ici 

m  =0,80,  d'où  ( ij  =0,0625,  L=  12'",57  enmoyenpe 

D  =  0-,24,  p  =  0,0031 5  et  ^p=  1,3198 

d'où  K.=  l,38. 

On  a  d'ailleurs  2^=1 9«,62  a  =  0,003665,  et  la  formule 
devient  pour  les  données  des  expériences 


/0,0697a— T}H 


dans  laquelle  il  suffira  de  substituer  les  données  relatives  aux 
différens  cas,  pour  en  déduire  les  valeurs  de  la  vitesse  théo- 
rique Yi ,  à  la  sortie  de  l'ajutage. 

A  l'aide  delà  formule  ci*dessus  et  des  données  précédentes 
on  a  formé  le  tableau  suivant. 
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180.  Conséquences  des  résultats  obtenus  dans  le  tableau  précé- 
dent.  —  Les  résultats  d'observation  et  de  calcul  consignés 
dans  le  tableau  montrent  que  la  formule 


'•'=Av=\/- 


représente  avec  l'exactitude  désirable  pour  la  pratique  les  ré- 
sultats de  l'expérience,  et  qu'en  lui  appliquant  le  cofficient  de 
réduction  0,927,  on  aurùt  pour  formule  pratique  dans  les 
cas  analogues 


V,=0,927i   /_ 


„     (I— T)H 


en  ne  tenant  pas  compte  de  la  Tentilation  naturelle,  ou 


^=0,716i    /_ 


»      (t— T)H 


si  Ton  déduit  des  vitesses  observées  celles  qui  sont  produites 
par  la  ventilation  naturelle. 

181.  Application  aux  expériences  faites  sur  la  cheminée  dTun 
lustre  au  Conservatoire  des  arts  et  métiers.  —  Le  numéro  des 
Annales  du  Conservatoire  du  mois  d*avril  1861  contient  les 
résultats  généraux  des  expériences  exécutées  sur  Técoule- 
ment  defair  par  une  cheminée  cylindrique  de  O^^Sl  de  dia- 
mètre, qui  surmontait  un  chapiteau  tronconique  placé  au- 
dessus  d*un  lustre  de  34  becs  de  gaz.  Celte  cheminée,  qui 
avait  dans  sa  partie  cylindrique  5  mètres  de  hauteur,  a  reçu 
à  son  sommet  des  ajutages  coniques  dont  les  génératrices 
étaient  inclinées  à  45*^  sur  Taxe,  et  dont  les  ouvertures  ont 
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?arié»  de  sorte  que  rorifice  du  débouché  a  eu  successivement 
les  diamètres  de  : 

0-210,  I  0->,200,  I  0->,180,  I  0«,I58,  |  0-,132,  | 

0-,n5,  I  0~095  et0'",082 

et  par  conséquent  les  surfaces  Ai 

0"%03462,    I   0"-%03142,  [  0™-ï,02545,   |  0«i,01960,  | 

0-S01495,  I  0™-^01040,  |  0"-^,0071p,  |  0-  ^,00528  | 

Par  suite  de  la  présence  du  chapeau  qui  recouvrait  les  becs, 
le  coefficient  de  contraction  à  l'entrée  du  gaz  dans  la  partie 
cylindrique  de  la  cheminée  était  assez  grand  pour  que  le 

terme  ( 1)  du  dénominateur  de  la  formule  du  numéro 

106  pût  être  négligé. 
Par  conséquent,  elle  se.réduit)  pour  le  cas  actuel,  à 


Nous  adopterons  pour  m^  la  valeur  mi  =  0,85  et  attendu 
que  dans  ces  e^cpériences  on  avait  T=6*,H=5  mètres, 
L=5  mètres,  D=  0«,25  et  p=0,00315 

i2^  =  0,3517  et  ^p  =  0,50  A  =  0-S0490, 

la  formule  devient  pour  ces  expériences 


/    0,3517  ((—T) 


Pour  la  comparaison  des  résultats  de  la  formule  avec  ceux 
de  Tobservation,  nous  admettrons  pour  la  température  am- 
biante, la  valeur  T=6*. 
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Dans  ces  expériences ,  qui  avaient  un  but  spécial,  outre 
la  question  dont  nous  nous  occupons  aiyourd'huî,  Ton  n*a 
pas,  comme  dans  les  précédentes,  déterminé  la  vilesse  pro- 
duite par  la  ventilation  naturelle.  Il  n*a  donc  pas  été  possible 
delà  déduire  de  la  vitesse  totale  observée,  ce  qui  a  dû  aug- 
menter assez  sensiblement  le  rapport  de  la  vitesse  réellement 
produite  à  celle  que  Ton  déduit  de  la  formule.  Les  résultats 
du  calcul  et  ceux  de  l'observation  sont  consignés  dans  le  ta- 
bleau suivant  : 


* 
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189.  Cotiséquence  des  résultats  fyrécèdents,  —  On  Toit  par 
Texamen  des  rapports  inscrits  dans  la  huitième  colonne  du 
tableau  précédent  que  les  résultats  de  l'expérience  suivent, 
avec  une  assez  grande  régularité,  ceux  de  la  formule ,  sur- 
tout si  Ton  tient  compte  des  incertitudes  que  présente  l'ex- 
périence elle-même. 

Les  rapports  consignés  dans  la  huitième  colonne,  obtenus 
sans  tenir  compte  de  la  ventilation  naturelle  ont  pour  moyenne 
0,864,  de  sorte  que  les  résultats  des^  expériences  pourraient 
être  représentés  avec  l'exactitude  désirable  par  la  formule 


^,=0,8644    /. 


185.  Concordance  des  résultais  des  trois  séries  (Texpériences 
sur  les  tuyaux  en  zinc.  —  La  discussion  des  trois  séries  d'ex- 
périences précédentes  faites  sur  des  cheminées  cylindriques, 
sans  ou  avec  ajutage,  et  où  la  température  de  l'air  dans  la 
cheminée  a  varié  dans  ces  limites  étendues  de  6*  à  132*, 
montre  que,  dans  tous  les  cas,  les  effets  suivent  la  marche 
indiquée  par  la  théorie. 

Quant  au  rapport  des  vitesses  observées  aux  vitesses  cal- 
culées ou  au  coefficient  qu*il  faudrait  appliquer  à  la  formule 
théorique  pour  en  déduire  les  vitesses  réelles  d'écoulement» 
11  a  été  trouvé  pour  la  cheminée  sans  ajutage,  déduction 
faite  de  la  ventilation  naturelle  égale  h 0,822 

La  cheminée  avec  ajutage  allongé 0,716 

La  cheminée  des  lustres  avec  ajutage  court,  sans 
déduction  de  la  ventilation  naturelle 0,864 

Ce  dernier  coefficient  est  très-probablement  un  peu  trop 
fort,  mais  on  s'éloignera  néanmoins  assez  peu  de  la  vérité 
en  adoptant  pour  la  formule  théorique  dans  des  cas  analo- 
gues le  coefficient  0,800. 
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184.  Volume  cTair  écoulé  par  mètre  cube  de  gaz  brûléy  et  par 
unité  de  chaleur  développée.  —  Les  deux  séries  précédentes 
d'expériences  nous  ont  permis  de  constater  Tinfluence  si- 
multanée du  rétrécissement  de  l'orifice  et  de  raccroissemcnt 
de  température  qu'il  occasionne. 

Connaissant  la  vitesse  d'écoulement,  la  section  A^  de  l'ori** 
fice  et  le  coefficient  m =0,90  de  la  dépense  pour  l'ajutage 
allongé  etnii=0,85  pour  l'ajutage  à  45^ ,  on  a  d'abord  dé- 
terminé le  volume  d'air  écoulé  à  la  température  observée  r, 
et  on  l'a  réduit  à  celui  qu'il  occupait  à  celle  de  T=6% 
puis  l'on  a  déterminé  le  volume  d'air  à  cette  température 
qui  correspondait  à  chaque  mètre  cube  de  gaz  brûlé;  et  enfin 
en  divisant  ces  derniers  volumes  par  6000,  nombre  d'unités 
de  chaleur  correspondant  à  la  combustion  d'un  mètre  cube 
de  g(iz,  on  a  obtenu  le  nombre  de  mètres  cubes  d'air  éva- 
cué par  unité  de  chaleur  développée. 

C'est  ainsi  qu'ont  été  formés  les  tableaux  suivants,  relatifs 
le  premier  à  la  cheminée  en  zinc  avec  ajutage  conique 
allongé,  le  deuxième  à  la  cheminée  du  lustre  de  34  becs  avec 
ajutage  à  45^ 


VENT.  I.  18 
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185.  Conséquences  des  dexix  tableaux  précédents.  —  Les  ré- 
sultats consignés  dans  ces  tableaux  sont  complètement  d'ac- 
cord avec  ceux  que  nous  avons  déduits  de  la  série  d'expé- 
riences faites  sur  la  cheminée  en  zinc  sans  ajutage,  pour 
montrer  avec  quelle  rapidité  les  rapports  des  volumes  d'air 
écoulé  aux  volumes  de  gaz  brûlé  et  à  la  chaleur  développée 
diminuent  à  mesure  que  la  température  s'élève. 

Dans  les  appareils  de  ventilation  par  aspiration  à  l'aide  de 
la  chaleur^  on  ne  saurait  donc  apporter  trop  d'attention  à 
renfermer  la  température  d'écbauflement  de  l'air  appelé 
dans  des  limites  aussi  restreintes  qu'il  sera  possible.  La 
même  conclusion  s'applique  aussi  aux  calorifères  de  diffé- 
rents genres  dans  lesquels  on  échauffe  l'air  qui  doit  être 
conduit  dans  différents  locaux,  et  qui  fonctionnent  en  réalité 
comme  des  appareils  de  ventilation  ;  ils  doivent  être  soumis 
aux  mêmes  règles. 

Il  en  résulte  implicitement  cette  conséquence,  que  les'calori- 
fères  les  plus  économiques,  ou  plutôt  ceux  qui,  par  unité  de  cha- 
leur développée  ou  par  kilogramme  de  charbon  brûlé  doivent 
fournir  le  plus  grand  volume  d'air,  sont  ceux  qui  fonctionnent 
à  plus  basse  température.  Sous  ce  rapport,  l'avantage  appar- 
tiendra donc  aux  calorifères  à  eau  chaude,  qui  fournissent  de 
l'air  de  35  à  40®  au  plus,  tandis  que  les  calorifères  à  air  chaud 
élèvent  celui  qu'ils  débitent  à  60  ou  80®,  et  parfois  plus. 

186.  Représentation  graphique  des  formules  et  des  résultats 
de  V expérience.  —  La  discussion  précédente  de  tous  les  résul* 
tats  d'observations  et  d'expériences  directes  nous  ayant  mon- 
tré que  les  phénomènes  de  la  circulation  de  l'air  dans  les 
dispositifs  les  plus  compliqués  suivent  la  marche  indiquée 
par  la  théorie,  on  peut  regarder  comme  établi  à  la  fois  par 
la  théorie  et  par  l'expérience  que  la  vitesse  de  l'air  ù^xï%  une 
cheminée  ou  à  son  orifice  d'évacuation  sera  toujours  expri- 
mée par  la  formule 


■V 


l  +  oT^'    ^'' 
1+K 
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dans  laquelle  les  termes  rf^-m  et  1 +K  sont  constants  pour 

une  même  cheminée  ou  appareil  de  ventilation  et  pour  une 
même  température  extérieure  T  ;  de  sorte  qu'en  posant 

19^ ^N, 


(l+aT)(l+K) 

cette  expression  pourra  être  mise  sons  la  forme 

V«=N(r— T), 

qui  est  Tëquation  d*une  parabole  passant  par  Torigine  des» 
abscisses  (— T  et  dont  les  ordonnées  Y  représenteraient  les 
vitesses,  ou,  plus  simplement  encore,  celle  d*une  ligne  droite 
dont  les  abscisses  seraient  les  différences  de  température 
t — ^T,  et  les  ordonnées  les  carrés  des  vitesses. 

De  cette  observation»  que  nous  avons  déjà  faite  au  cha- 
pitre précédent,  résulte  non-seulement  un  moyeu  facile  de 
représenter  les  résultats  de  la  formule  et  de  les  comparer  à 
ceux  de  l'expérience,  mais,  ce  qui  peut  être  beaucoup  plus 
utile,  un  procédé  purement  graphique  pour  déterminer  tou- 
tes les  valeurs  de  la  vitesse  que  Tair  peut  prendre  dans  un 
appareil  donné  à  Taide  d*un  très-petit  nombre  d'observa- 
tions. 

En  effet,  en  portant  sur  une  ligne  d'abscisses  les  excès 
observés  i — ^T  de  la  température  intérieure  t  de  la  cheminée 
sur  la  température  extérieure  T,  et  aux  points  correspon- 
dants des  ordonnées  égales  au  carré  des  vitesses  observées 
les  points  ainsi  déterminés  devront,  si  les  observations  ont 
été  bien  faites,  se  trouver  tous  sur  une  droite  passant  par 
Torigine;  et  alors,  pour  obtenir  la  valeur  du  carré  de  la 
vitesse  correspondante  à  un  excès  quelconque  de  la  tempéra- 
ture dans  le  même  appareil,  il  sufHra  de  déterminer  l'or- 
donnée de  cette  droite  correspondante  au  nouvel  excès  de 
température. 

On  voit  même  qu*il  suffirait  d'une  seule  observation  bien 
faite,  bien  vérifiée,  pour  tracer  la  ligne  droite,  puisqu'elle 
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doit  passer  par  l'origine  des  coordonnées,  pour  poaToir  dé- 
terminer les  effets  de  l'appareil  de  circulalion  d*air  considéré 
à  toutes  les  autres  températures  intérieures. 

Réciproquement,  si  l'on  a  constaté  qu'une  certaine  vitesse 
correspond  à  une  température  donnée,  il  sera  facile,  à  l'aide 
de  ce  tracé,  de  trouver  la  température  à  laquelle  il  faudrait 
élever  l'air  pour  obtenir  une  autre  vitesse  donnée  et  corres- 
pondante à  un  dé'oit  différent. 

Cette  nouvelle  température  étant  une  fois  connue,  ainsi 
que  le  volume  d'air  que  l'on  veut  évacuer,  on  en  déduira  foci- 
lement  le  nombre  d'unités  de  chaleur  qu'il  faudrait  lui  com- 
muniquer, et  par  conséquent  la  quantité  de  combustible  à 
employer  pour  obtenir  le  résultat  désiré ,  en  admettant  que 
la  cheminée  étant  construite  en  briques  ou  en  autres  maté- 
riaux peu  conducteurs,  elle  utilise  pour  réchauffement  de 
l'air  à  peu  près  toute  la  chaleur  développée  par  le  combus- 
tible, ce  qui  s'éloigne  alors  peu  de  la  vérité,  connue  le  mon- 
trent des  expériences  directes  dont  il  sera  parlé  plus  loin 
(chap.vn). 

En  effet,  soit  Q  le  volume  d'air  à  la  température  exté- 
rieure T,  que  l'on  veut  faire  écouler  en  l'élevant  à  la  tempé- 
rature I,  ce  volume  deviendra  dans  la  cheminée  d'évacuation 

^       j      '.A  j       1.298 

et  sa  densité  sera  d  =  -r-: — -. 

l-[-a( 

Le  nombre  d'unités  de  chaleur  qu'il  devra  absori)er  pour 
atteindre  la  température  l  sera 

Q'd  X  <  X  0,237  =  G  calories  ; 

ce  qui  donne  le  nombre  d*nnités  de  chaleur  à  dépenser. 

Si,  par  exemple,  on  voulait  employer  directement  l'action 
du  gaz  d'éclairage,  sachant  que  chaque  mètre  cube  de  gaz 
développe  6000  unités  de  chaleur,  en  divisant  le  nombre  G 
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des  calories  à  produire  {lar  6000,  on  aura  le  nombre  de  mè- 
tres cubes  de  gaz  à  brûler,  et  par  suite  celui  des  becs  à  in- 
staller dans  l'appareil  de  ventilation  donné. 

186.  Comparaison  du  volume  d'air  à  10^  écoulé  au  volume 
d^air  nécessaire  à  la  combustion  du  gaz.  —  On  sait  que  pour 
brûler  complètement  un  mètre  cube  de  gaz  d'éclairage  il 
faut  l'-se  d'oxygène  ou  7""%50  d'air.  Or,  dans  les  expé- 
riences dont  nous  Tenons  de  faire  connaître  les  résultats,  les 
34  becs  du  lustre  brûlaient  par  heure  2""% 281  de  gaz,  et  le 
débit  minimum  d'air  à  W  ayant  été  de  21°''%95  avec  un 
ajutage  de  0"*,082  de  diamètre,  cela  correspond  à  une  dépense 
d'air  de  9°''%62  par  mètre  cube  de  gaz,  ce  qui  était  encore 
supérieur  au  volume  théoriquement  nécessaire  de  7""-*,50. 

La  section  de  roriflce  d'échappement  de  0"*,082  de  dia- 
mètre, égale  à  0"'''i,00528,  ayant  été  plus  que  suffisante  pour 
assurer  la  combustion  de  2">*%281  de  gaz,  et  correspondant  à 
une  superficie  de  0"»-',0023  par  mètre  cube  de  gaz  brûlé,  il 
s'ensuit  que  cette  proportion  de  23  centimètres  carrés  d'ori- 
fice à  l'extrémité  du  tuyau,  par  mètre  cube  de  gaz  brûlé  est 
plus  que  suffisante  pour  une  bonne  combustion,  tout  eu 
empêchant  la  température  de  s'élever  au  delà  de  130  et  quel- 
ques degrés. 

Si,  pour  être  plus  certain  des  résultats,  on  veut  porter 

la  proportion  de  l'orifice  du  tnyau  à  placer  au-dessus  d'un 

lustre  à  25  centimètres  carrés  par  mètre  cube  de  gaz, 

et  que  l'on  conserve  au  tuyau  cylindrique  la  même  propor- 

0  25* 
tion  que  dans  les  expériences,  où  il  avait    '     =  0'»*i,0492,  ' 

ari*<(  0492 
soit  -z — Î-— T-=0«*' 0219,  soit  220  centimètres  carrés  par 

2m.q^281  '  '^ 

mètre  cube  de  gaz,  on  aura,  pour  proportionner  les  tuyaux 
d'évacuation  des  produits  de  la  combustion  les  règles  sui- 
vantes : 

Partîecylmdrique  delà  cheminée...  220»  ^  |  par  mètre  cube 
Orifice  de  l'ajutage  conique 25»-'  j  de  gaz  brûlé. 
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Arec  ces  proportions,  on  sera  sûr  d'obtenir  ane  bonne 
marche  de  la  combustion,  une  température  modérée  da  gaz, 
et  de  ne  pas  produire  dans  la  salle  par  le  lustre  un  appel  de 
plus  de  90  à  100  mètres  d*air  par  mètre  cube  de  gaz  brûlé. 

It»7.  Conclusion  générale  des  recherches  précédentes.  —Les 
applications  que  nous  venons  de  faire  du  principe  des  forces 
vives  ou  du  travail  au  mouvement  de  Pair  dans  les  cheminées 
et  appareils  de  ventilation ,  nous  ont  conduit  à  des  formules 
qui,  dans  des  circonstances  bien  différentes,  se  sont  trouvées 
d'accord  avec  Texpérience.  Ces  vérifications  sont  relatives  : 

l"*  A  la  formule  pratique  que  l'observation  avait  conduit 
l'ingénieur  de  la  maison  L.  Duvoir-Lcblanc  à  adopter 
pour  les  cheminées  ordinaires  de  ventilation  ; 

^  A  l'introduction  de  l'air  chaud  par  les  poêles  des  pavil- 
lons de  l'hôpital  Lariboisière,  chauffés  par  circulation 
d'eau; 

3'  A  la  ventilation  générale  de  ces  pavillons,  soit,  pendant 
l'hiver  par  des  températures  de  — 5*  et  —2*,  soit,  pendant 
l'été,  à  une  température  de  nuit  de  18\3; 

4«  A  des  expériences  directes  sur  l'écoulement  produit 
par  la  combustion  du  gaz. 

Il  nous  semble  donc  permis  de  conclure  de  cet  accord 
général  des  formules  que  nous  avons  établies  avec  l'expé- 
rience, que  l'on  peut,  sans  crainte  d'erreur  notable,  en  appli- 
quant bien  les  principes  de  la  mécanique,  calculer  à  Ta- 
vance  Feffet  des  divers  systèmes  de  ventilation  par  appel  et 
en  déduire  des  règles  utiles  à  Tart  de  l'ingénieur. 

188.  Application  et  expériences  faites  swr  une  cheminée  Sap- 
parlement.  —  Malgré  des  perfectionnements  assez  impor- 
tants dans  la  construction  des  cheminées  introduits  depuis 
un  certain  nombre  d'années,  la  disposition  générale  et  ha- 
bituelle de  ces  appareils  de  chauffage  laisse  beaucoup  à  dé- 
sirer, et  les  architectes  abandonnent  trop  à  de  simple« 
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ouvriers  fumistes  les  détails  d'exécution  qui  ont  sûr  leur 
marche  une  influence  considérable. 

La  plupart  du  temps,  lorsque  l'on  construit  un  b&timent. 
Ton  se  contente  de  ménager  dans  les  murs  de  refend  les 
conduits  de  fumée,  que  Ton  fait  soit  cylindriques  en  briques 
moulées  en  forme  de  voussoir,  soit  en  tuyaux  de  poterie  cy- 
lindriques ou  plus  souvent  rectangulaires,  mais  ces  tuyaux 
ne  sont  établis  qu*à  partir  du  plafond  de  Tétage  où  la  che- 
minée doit  être  placée  ;  ils  reposent  à  cette  hauteur  sur  une 
petite  hotte  en  briques  d'une  ouverture  plus  grande  que  la 
partie  inférieure  du  conduiL  Au-dessous  de  cette  hoUe,  la 
cheminée  a  le  plus  souvent  des  formes  assez  irrégullëres, 
selon  les  facilités  plus  ou  moins  grandes  que  l'on  s*est  réser- 
vées pour  en  raccorder  les  contours  avec  l'âtre,  et  presque 
toujours  elle  est,  dans  cette  partie,  beaucoup  plus  large 
qu'il  ne  convient. 

Directement  au-dessus  du  foyer,  le  passage  pour  l'intro- 
duction de  Pair  est  resserré,  de  manière  que  la  vitesse,  que 
prend  l'air  échauffé,  soit  assez  grande  pour  déterminer  un  j 

tirage  d'une  énergie  suffisante.  j 

A  sa  partie  supérieure  le  conduit  de  fumée  est  surmonté  j 

par  un  ajutage  plus  ou  moins  conique  et  rétréci,  qui  a 
aussi  pour  objet  d'augmenter  la  vitesse  finale  d*évacuation,  , 

afin  de  mettre  l'appareil  à  Tabri  de  rinfluence  des  vents  et 
que  l'on  nomme  mitron.  ' 

Telle  est  la  disposition  la  plus  générale  des  cheminées,  que 
l'on  regarde  comme  bien  faites. 

Elle  offre  plusieurs  inconvénients  qu'il  est  facile  de  faire 
comprendre. 

S'il  est  convenable  de  limiter  lorifice  d'introduction  de 
l'air  qui  a  été  chauffé  par  le  combustible  à  ce  qui  est  néces- 
saire pour  produire  un  tirage  suffisant,  il  n'y  a  aucune  rai- 
son pour  qu'au-delà  du  passage  on  fasse,  par  des  élargisse- 
ments inutiles  laissés  dans  la  cheminée,  perdre  à  l'air  sa 
vitesse  et  la  force  vive  qui  lui  ont  été  communiquées  par  la 
chaleur. 


fri  AFTUCàTK»^  K  UL  TBtOMS  V€  aOUTCUlIT  DU  6AE 

Dr-as  c«<  5errt;:r<  êlir^ie?,  fl  se  forme  ters  leur  mHien  un 
orunnt  Ar.irr.é  i'ui:^  iit^se  fias  gnnde  que  celles  qui  ont 
jtu  sur  les  c!:t<,  de  là  rêsullenl  des  remous  et  des  touTl)îl- 
loniiemen*^,  dans  ics;T:ei§  $e  consomme  inutilement  une 
partie  du  tmall  nr.c-ttur. 

C  conTkndnit  d.-^o:  que  ce  passage  eût  une  section  aussi 
lapprok-bêe  que  poss-îi-.e  de  celle  que  Ton  adopte  pour  les 
conduits,  miîs  conime  ce  dernier  est  cylindrique  ou  à  section 
qnarrée»  tini-s  q-je  l\M-lnce  d'intro-Juction  de  Tair  esl  forcé- 
menl  un  recîanrîe  alLn^é :  il  y  a  Heu  de  raccorder  ces  deux 
f.^rroes  p^ar  des  o:  atours  aussi  réçuliers  que  possible,  et  pré- 
sentant des  secâcns  à  peu  près  égales. 

Au  nK»yi  n  de  ces  dispositions,  faciles  i  exécuter,  la  vitesse 
de  Tair  Tariera  p^'u,  depnis  son  entrée  jusqu'au  sommet  du 
tu  j  au  d*ê^  Acuàfon. 

L*usige  d'un  n-itron  présentant  une  section  d*écoulement 
moindre  que  celle  du  tuyau  de  la  cheminée,  a  pour  eflet 
d'oMi  jer  l'air  à  s'échapper  au  dehors  arec  une  vitesse  supé- 
rieure à  celle  qui  a  lieu  dans  ce  tuyau,  et  de  donner  à  Féva- 
cuation  de  la  fumée  une  stabilité  qui  la  met  ii*abri  de  Tac* 
tion  des  Tents. 

Cela  est  vrai,  mais  remploi  de  ce  dispositif  ne  doit  être 
accepté  qu^autant  qull  est  nécessaire,  c'est-à-dire  quand  la 
Titesse  que  l'air  prendrait  dans  le  tuyau  ne  serait  pas  suffi- 
sante pour  assurer  la  marche  de  la  cheminée.  Cest  ce  qui 
arrive  dans  les  cheminées  trop  larges,  et  alors  l'usage  du 
mitron  est  avanUigeux,  en  ce  qu'il  peut  empêcher  la  fumée 
d'être  refoulée  dans  la  cheminée.  Mais  lorsqu'au  contraire 
le  tuyau  de  fumée  a  des  proportions  convenables,  telles  que 
le  tirage  puisse  y  avoir  l'activité  nécessaire,  l'emploi  d*un 
mitron  est  plus  nuisible  qu'utile.  S'il  accroît  la  vitesse  d*é- 
eoulement  à  Texlérieur,  il  diminue  la  vitesse  dans  le  reste 
de  la  cheminée  et  le  volume  d'air  total  qu'elle  évacue  des 
appartements  ;  il  nuit  donc  à  la  ventilation,  sans  proGt  pour 
la  marche  de  la  cheminée,  puisque,  par  h3fpothèse,  le  tirage 
serait  assez  actif  sans  cet  appareil  auxiliaire. 
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Les  formes  et  les  proportions  adoptées  aujourd'hui  pour  k 
construction  des  conduits  de  fumée  sont  assez  restreintes 
pour  que  l'usage  du  mitron  soit  presque  toujours  inutile»  et 
par  conséquent  nuisible.  C'est  donc  à  tort  que  les  architectes 
l'emploient  généralement,  au  lieu  de  le  réserver  pour  les  cas 
exceptionnels  où  il  serait  nécessaire,  par  suite  de  vices  de 
conatructkm. 

189.  Expériences  faites  sur  une  cheminée  du  Conservatoire 
des  arts  et  métiers.  —  L'examen  des  résultats  des  expériences 
Fig .  1%.  faites  au  Conservatoire 

I      \  des  arts  et  métiers  sur 

i      I  une  cheminée  d'appar- 

I      I  tement,  mettra  en  évi- 

'    /  dence  la  conformité  de 

ces  considérations  théo- 
riques avec  l'observa- 
tion. 

La  cheminée  dont  il 
s'agit  présmle  les  dis- 
positions indiquées  par 
la  figure  ci-contre. 

L'air  entre  en  a  par 
un  orifice  réservé  au- 
dessus  et  autour  d'un 
appareil  Fondet,  et  en- 
tre les  barreaux  creux 
de  cet  appareiL  Nous 
désignerons  cet  orifice, 
dont  la  surface  totale 
est  d'environ  0"-%08, 
par  A',  son  coefficient 
de  contraction  par  m' =0,80,  et  la  vitesse  correspondante 
par  U'.  Un  peu  plus  haut  en  6,  la  cheminée  a  0",60  de  lar- 
geur sur  0",23  de  profondeur  ;  la  section 

0=0«,60XO"»,23=0»-S138. 
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Nous  appellerons  u  la  vitesse  de  passage  de  Tair  en  cet 
endroit. 

De  la  section  5  jusqu'à  la  base  du  tuyau  en  poterie,  le  con- 
duit de  Tumée  se  rétrécit  dans  le  sens  de  la  largeur  (sauf  un 
léger  rélargissement  f nutile  et  irrationnel)  ;  il  a  en  cet  en- 
droit 0",60  sur  O^ySOy  et  passe  brusquement  à  la  section  d 
du  tuyau  de  poterie,  qui  a  0",30  sur  0*°,3(),  mais  dont  les 
arrondissements  réduisent  la  section  à  A=0"'  *i,0868. 

Â  rentrée  de  ce  tuyau,  où  le  coefQcient  de  contraction  est 
m=0,70,  il  se  fait  une  perte  de  force  vive. 

Enfin  le  mitron  à  section  circulaire  présente  un  orifice 

0™22' 
d*évacuation  A4  =  =  0'»*',038.  Le  coefficient  de  contrac- 

tion de  cet  orifice  en  forme  de  cône  allongé,  doit  être  peu 
différent  de  mi=0,90.  L'on  a  donc 

m4A4=0,90X0"»-*ï,038  =  0»-*ï,0342. 
D'après  ces  données,  et  en  se  reportant  à  ce  qui  a  été  dit 
aux  n''*  169  et  suivants,  il  est  facile  de  voir  que  le  dénomi- 
nateur de  la  fraction  placée  sous  le  radical,  qui  donne  la 
vitesse  théorique  de  l'air  chaud  dans  le  tuyau  de  la  cheminée, 
aurait,  dans  le  cas  actuel,  pour  expression 

(^)"+(à-')'+(À-â)'+¥f 

et  que,  d'après  les  notations  et  les  valeurs  numériques  des 
quantités  qui  y  figurent,  les  différents  termes  auraient  les  va- 
leurs respectives  suivantes  : 

6,441+0,183+0,527  +  4,703=11,854. 

D'où  il  résulte  que  la  formule  générale  de  la  vitesse  de  l'air 
dans  les  cheminées  deviendrait 


,=4 /^___!f<±i. 


2SL, 


A\-        XSL. 


_  */2<?aH 


t— T 

i+^  =0,290  y/M^^- 


11,854     .     "'—"y       14.0T 
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Ce  qui  montre  que  les  mauvaises  dispositions  adoptées 
pour  cette  cheminée  et  les  résistances  passives  inévitables 
réduisent  la  vitesse  théorique  à  0,29  de  la  valeur  qu'elle  au- 
rait sans  ces  causes  de  perte. 

MaiSy  parmi  ces  causes,  il  y  en  a  dMnévitables  et  d'autres 
que  Ton  peut  atténuer  beaucoup,  sans  cependant  qu'il  soit 
possible  de  les  faire  disparaître  complètement. 

Ainsi  la  suppression  du  mitron,  en  rendant  Ai= A  et  mi=l, 

donnerait  ( — j-j  =  1  au  lieu  de  6,441.  Une  disposition  con- 

yenable  du  conduit  de  la  cheminée,  en  évitant  tout  élargisse- 
ment après  l'orifice  d'entrée,  rendrait 

Enfin  la  courbure  des  surfaces  de  raccordement  de  la 
partie  inférieure  de  la  cheminée,  a^ec  le  tuyau  de  fumée, 
aurait  pu  annuler  à  très-peu  près  la' contraction  en  cet  endroit 
el  rendre  le  coefficient  m=0,90, 

d'où  Q—iy=  0,232. 

Par  toutes  ces  dispositions  le  dénominateur  de  la  fraction 
aurait  pu  être  réduit  à 

{Ay+  {k-  ly +  ?|ï^P  =  l+0.232  +  4.703=5.935 

et,  par  suite,  la  formule  théorique  de  la  vitesse  dans  le  tuyau 
serait  devenue 


v^ 


5,935  ^  ^ 


Ce  qui  montre  combien  de  bonnes  dispositions  peuvent 
avoir  d'influence  sur  le  tirage  d'une  cheminée. 

180.  Comparaison  des  résultats  de  la  formule  à  ceux  des 
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eajfirimues.  —  Ponr  comparer  les  résultats  de  la  formule  à 
œox  de  l'obserfation,  nous  ayons  fait  cinq  expériences  sur 
le  Tohune  d'air  qui  y  entrait.  A  cet  effet,  nous  aTons  placé 
devant  Torifice  d'entrée  rectangulaire  do  foyer,  qui  est  Umité 
par  un  cadre  en  cuivre  de  0^,60  sur  GF^fiOy  un  tuyau  ayant  à 
sa  base  une  section  carrée  et  qui  se  raccordait  ayec  une 
partie  cylindrique  de  0^1,1300  dans  les  expériences  du 
8  février,  et  0*'i,1378  dans  ceUes  du  11  février. 

Un  anémomètre,  placé  dans  Taxe  de  ce  tuyau,  indiquait 
la  vitesse  de  Tair,  qui  arrivait  dans  la  cheminée  par  raction 
du  tirage  et  qui  était  à  la  température  de  la  pièce. 

A  raide  de  ces  dispositions,  on  a  déterminé  les  volumes 
d'air  entrés  dans  la  cheminée  à  cette  température,  et  on  a 
pu  les  comparer  aux  volumes  qui  passaient  dans  le  tuyau  à 
la  température  observée  dans  cette  cheminée. 

Le  tableau  suivant  contient  les  données  et  les  résultats  de 
ces  observations. 
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101.  Conséquences  des  résultats  précédents,  —  La  comparai- 
son des  valeurs  de  la  vitesse  de  Fair  dans  le  conduit  prisma- 
tique de  la  cheminée,  déduites  de  Texpérience,  avec  celles 
que  fournit  la  formule,  montre  que,  malgré  l'influence  de 
circonstances  accidentelles,  dont  il  serait  presque  impossible 
de  tenir  compte,  le  rapport  de  ces  valeurs  est  très-voisin  de 
l'unité,  et  que  par  conséqueni,  dans  le  cas  actuel  comme 
dans  les  précédents,  la  formule  théorique  rend  bien  compte 
de  la  marche  des  effets  réels. 

Les  observations  ayant  été  faites  alternativement  en  tenant 
les  portes  et  la  bouche  de  chaleur  du  calorifère  fermées,  ou 
en  ouvrant  cette  bouche  ou  l'une  des  portes,  on  reconnaît 
que  l'ouverture  de  ces  orifices  auxiliaires  d'admission  a  aug- 
menté un  peu  le  volume  d'air  évacué  ;  mais  en  même  temps 
celte  augmentation  a  été  assez  faible  pour  faire  voir  que  les 
deux  portes  et  les  fenêtres,  assez  imparfaitement  closes  il  est 
vrai,  suflisaient  pour  fournir  à  la  cheminée  tout  le  volume 
d'air  qu'elle  pouvait  évacuer  par  l'action  des  différences  de 
température  observées. 

Ces  volumes,  ont  été  avec  la  bouche  de  chaleur  fermée 
égaux  à 

796»-%  772»'«,  640"»'%  637"-S 

OU  en  moyenne  de  711""  %  et  avec  la  bouche  de  chaleur  ou 
une  porte  ouverte  égaux  à 

822",  822"'S  795'»  %  820"*.%  795"%  794".% 

ou  en  moyenne  de  808"'«. 

L'excès  moyen  produit  par  l'ouverture  de  la  bouche  de 
chaleur  ou  d'une  porte  n'est  donc  que  808"-«— 7ll"«=97"  « 
par  heure,  ou  ^  du  volume  qui  était  évacué  quand  ces  ori- 
fices étaient  fermés. 

Ce  résultat  montre  combien  l'action  de  l'appel  d'une  che- 
minée est  puissante  pour  produire  la  ventilation  des  appar- 
tements. 

De  cette  comparaison  11  résulte  aussi  que,  s*il  est  vrai  que 
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des  orifices  d'introduction  d'air  nouveau,  bien  disposés,  fa- 
vorisent l'action  des  appels  produits  par  les  conduits  d'éva- 
cuation, et  si  même  dans  un  grand  nombre  de  cas  l'ouver- 
ture accidentelle  des  portes  ou  des  fenêtres  peut  augmenter 
de  beaucoup  cette  action,  l'effet  de  ces  orifices  auxiliaires 
n'est  plus  aussi  sensible  et  peut  même  être  nul  lorsqu'il 
existe  déjà  des  introductions  d'air  suffisantes  pour  fournir  à 
la  cheminée  le  volume  d'air  qu'elle  peut  évacuer  en  raison 
de  la  différence  de  température  produite. 

Dans  le  cas  actuel,  l'alimentation  régulière  de  la  cheminée 
se  faisait  par  les  joints  des  portes  et  des  fenêtres  assez  mal 
closes,  et  dès  lors  l'effet  de  l'introduction  d'air  par  la  bouche 
du  calorirère  se  bornait  en  partie  à  diminuer  celle  de  l'air 
extérieur  froid  qui  se  faisait  par  ces  orifices.  L'ouverture 
dHme  porte,  malgré  sa  grande  superficie,  n'ajoutait  de  même 
rien  à  l'eflet  produit  avec  le  concours  de  la  bouche  de  cha- 
leur. 

Il  convient  aussi  de  faire  remarquer  que  la  pièce  où  ces 
expériences  ont  été  faites  a  6">,25  sur  6",I0,  et  3",25  de  hau- 
teur ou  1239  mètres  cubes  de  capacité,  et  que  par  consé- 

1239 
quent  le  volume  d'air  a  pu  y  être  renouvelé  en  Yrr  =  i**i7^ 

quand  la  cheminée  n'était  alimentée  que  par  l'air  introduit 
par  les  portes  et  les  fenêtres,  et  en  -^^  =l'',50  quand  la  bou- 
che de  dialeur  ou  l'une  des  portes  était  ouverte. 

Un  pareil  renouvellement  d'air  permettrait  de  fournir  plus 
de  30  mètres  cubes  d'air  par  heure  et  par  personne  si  la 
pièce  en  contenait  25  ou  1,3  par  mètre  quarré. 

199.  Introduction  (Tairpar  la  bouche  de  chaleur. — En  même 
temps  que  nous  observions  les  volumes  d'air  appelés  par  la 
cheminée,  nous  avons  déterminé  ceux  que  fournissait  la 
bouche  de  chaleur  à  une  température  donnée.  Ainsi  : 

Le  8  février  elle  fournissait  284  mètres  cubes  par  heure 
à46»; 

TENT.  I.  19 
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Le  11  février  elle  fournissait  297  mètres  cubes  à  peu  pris 
à  la  même  température. 

L*appel  énergique  de  la  cheminée  devait  d'ailleurs  contri- 
buer à  activer  cette  introduction  ;  mais  on  voit  que,  même 
dans  ce  cas,  le  volume  d'air  fourni  par  cette  bouche  de 
0",18  sur  0",18,  ou  0-  ',324,  ne  s'est  élevé  qu'à  290  mètres 

290 
cubes  en  moyenne  ou  à  r^ = 0,36  environ  du  volume  total  ; 

tandis  que  les  fenêtres  et  les  portes  fermées  en  ont  fourni 
les  0,64.  Ce  qui  montre  combien  il  est  vrai  de  dire  que, 
pourvu  que  par  un  appel  suffisamment  énergique  on  déter- 
mine l'évacuation  de  l'air  d'un  appartement,  la  nature  assure 
par  les  ouvertures  ordinaires  la  rentrée  d'un  volume  égal 
d'air  nouveau,  sans  le  secours  d'aucun  moyen  mécanique,  et 
qu'à  plus  forte  raison  il  en  sera  de  même  toutes  les  fois  que, 
par  des  dispositions  convenables,  l'on  aura  assuré  à  l'air  un 
accès  facile  et  aussi  direct  que  possible. 

185.  Expériences  sur  Vappel  de  la  cheminée  sans  chauffage. 
—  Avant  les  expériences  dont  je  viens  de  parler,  j'en  avais 
aussi  exécuté  quelques-unes  pour  déterminer  le  volume  d'air 
que  la  cheminée  pouvait  appeler  sous  la  seule  action  de  la 
différence  de  la  température  du  local  et  de  l'air  extérieur. 
Dans  ce  cas,  la  pièce  n'était  chauffée  que  par  la  bouche  de 
chaleur  et  il  n'y  avait  pas  de  feu  dans  la  cheminée.  La  tem- 
pérature extérieure  étant  de  T=10%  celle  de  la  pièce  a  été 
de  (=22^,50,  qui  était  aussi  celle  de  l'air  dans  la  cheminée. 

On  avait  donc  : 

«— T=12*,5; 

2gaXL  =  19,62  X  0,003665  X  20-,30  =  1,459  ; 

et  par  suite 

/2(yaH(l-TJ 
U=\/       l+oT     =1",218, 
V         11,854 

L'observation  a  donné  pour  le  volume  d'air  à  22%5  intro- 
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duit  dans  la-cheminée  en  1*^  0**%099;  ce  qui,  dans  le  tuyau 
dont  la  section  est  A = 0**^,0868,  correspond  à  une  vitesse  de 

2!L!i???-- 1-140 

Le  rapport  de  la  vitesse  déduite  de  l'observation  à  la  vitesse 
calculée  est  donc 

i^-0  936 

Une  autre  expérience,  faite  le  19  novembre  1861,  dans  des 
circonstances  analogues,  mais  où  Ton  avait  T  =  1^8,  t  =  19*, 
les  autres  données  restant  les  mêmes,  a  fourni  pour  la  vitesse 
d'après  la  formule 

U=l»,45; 

tandis  que  le  volume  d'air  écoulé  par  la  cheminée  ayant  été, 
par  expérience,  trouvé  égal  à  0**'',1239  en  T,  la  vitesse  dans 
le  tuyau  supérieur  était 

Qm.e  1239 


0-S0868 


Le  rapport  de  la  vitesse  fournie  par  l'expérience  i  celle 
qu'indiquait  la  formule  a  donc  été  * 


1".50 


La  valeur  moyenne  de  ce  rapport  pour  les  deux  observa- 
tions sur  la  ventilation  produite  par  la  cheminée  sans  chauf- 
fage^ 

^•^^^  +  ^'^=0.985. 

«valeur  très-voisine  de  l'unité  comme  dans  le  cas  où  la  che- 
minée était  fortement  chauffée;  ce  qui  montre  que,  dans  ce 
cas  extrême,  où  il  n'y  avait  pas  de  chauffage,  la  formule  re- 
présente encore  avec  une  approximation  suffisante  les  résul« 
•tats  de  l'observation. 
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194.  Observations  sur  Vinflumce  du  mitron  dans  utte  che- 
minée. —  En  appliquant  aux  expériences  actuelles  les  consé- 
quences du  raisonnement  que  nous  avons  fait  au  n^"  175,  et 
admettant  que  la  perte  de  force  vive,  après  rentrée  de  l'air 
dans  la  cheminée,  soit  annulée,  et  celle  qui  a  lieu  après  la 
sortie  réduite  au  minimum,  nous  avons  vu  que  la  vitesse  de 
l'air  dans  le  tuyau  serait  augmentée,  ainsi  que  le  volume  d'air 
écoulé,  dans  le  rapport  de  0,41  à  0,29  ou  de  1,00  i  1,414. 
Or  le  volume  d*air  à  la  température  de  l'appartement  appelé 
par  la  cheminée,  et  par  conséquent  extrait  de  la  pièce  pour 
son  rafraîchissement,  ayant  été  moyennement  égal  à  0^,219 
en  r,  il  s'ensuit  que,  par  la  suppression  des  causes  de  perte 
indiquées  ci-dessus,  il  aurait  été  égal  à 

0-«,219X  1,414  =  0"-«,310, 

ou  11I6"'«  en  I  heure,  tandis  qu*avec  les  dispositions  ac- 
tuelles il  n'a  été  en  moyenne  que  788°"^ 

On  voit  par  cet'exemple  de  quelle  importance  sont  les  bon- 
nes dispositions  d'une  cheminée  pour  la  ventilation  qu'elle 
peut  déterminer  dans  un  appartement. 

n  ne  faut  d'ailleurs  pas  confondre  avec  les  mitrons  ou  ori- 
fices rétrécis  dont  on  surmonte  les  cheminées  pour  augmen- 
ter la  vitesse  d'évacuation,  les  chapiteaux  fixes  ou  tournants 
qui  ont  simplement  pour  objet  de  les  mettre  à  l'abri  de  l'ac- 
tion du  vent  et  des  dégradations  qu'y  causerait  la  pluie.  Ces 
derniers  appareils  peuvent  toujours  présenter  un  orifice  con- 
venable d'évacuation. 


CHAPITRE  V. 

EXPÉRIENCES  SUR  LES  EFFETS  DE  VENTILATION 
PRODUITS  PAR  LES  CHEMINÉES  D'APPARTE- 
MENT,  ET  PAR  DIVERS  AUTRES  APPAREILS. 

198.  Dans  ce  chapitre  et  dans  les  suivants,  je  me  propose 
de  faire  connaître  et  de  discoter  les  résultats  des  expériences 
exécutées  par  mes  soins  sur  des  cheminées  ordinaires  et  sur 
divers  autres  appareils  au  point  de  vue  particulier  delà  ven- 
tilation. Mais  je  dois  prévenir  le  lecteur  qu'il  ne  faut  pas 
s'attendre  à  trouver  dans  ces  résultats  la  concordance  que 
Ton  peut  espérer  dans  d'autres  études  de  physique  méca- 
nique. L'excessive  mobilité  de  Tair,  Vinfluence  qu'exercent 
sur  sa  densité,  sur  ses  mouvements,  les  moindres  variations 
de  température,  ainsi  que  celles  des  vents,  les  circonstances 
même  les  plus  imprévues,  sont  autant  de  causes  de  pertur- 
bation dans  les  effets  à  observer,  et  dés  lors  tout  ce  que  l'on 
peut  se  flatter  d'obtenir  dans  des  expériences  d'ensemble 
qui,  la  plupart  du  temps,  ne  peuvent  pas  être  très-prolongées, 
ce  sont  des  résultats  moyens  d'où  il  soit  possible  de  con- 
clure pour  la  science  la  confirmation  des  lois  générales  dé- 
duites des  principes  de  la  théorie,  et  pour  l'art  quelques  con- 
séquences, quelques  règles  pratiques  qui,  appliquées  avec 
prudence,  avec  une  certaine  latitude  et  non  d'une  manière 
trop  absolue,  conduisent  à  la  solution  des  problèmes  que 
l'ingénieur  doit  résoudre. 

Si,  dans  ces  conditions  diverses  et  variables,  les  phé- 
nomènes, tout  en  restant  soumis  aux  lois  de  la  physique  et 
de  la  mécanique,  sont  influencés  par  trop  de  causes  pour 
qu'il  soit  possible  de  s'attendre  à  des  solutions  précises,  il 
n'en  est  pas  moins  utile  et  nécessaire  d'étudier  les  questions 
d'application  et  l'ensemble  des  effets  complexes  qui  peuvent 
se  produire. 
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C'est  dans  cette  Tue  à  la  fois  scientifique  et  pratique  que 
j*ai  entrepris  les  expériences  suiTantes. 

196.  Expériences  sur  les  cheminées  (Fappartement.  —  Les 
eipériences  dont  je  me  propose  de  foire  connaître  et  de  db* 
enter  les  résultais  dans  ce  diapitre,  ont  eu  pour  objet  de  dé* 
terminer  les  volâmes  d*air  que  pouvait  évacuer  une  diemi- 
née  ordinaire  d'appartement  dans  diverses  circonstances, 
soit  par  la  seule  action  de  la  ventilation  naturelle,  soit 
avec  le  concours  d'un  chauffage  plus  ou  moins  actif,  et  de 
comparer  de  nouveau  les  résultats  de  l'observation  à  ceux 
que  fournissent  les  formules  déduites  de  la  théorie. 

J'ai  choisi  à  cet  effet  la  chemmée  du  cabinet  de  la  direction 
du  Conservatoire  des  arts  et  métiers.  Cette  pièce  peut  à  vo- 
lonté être  chauffée  par  une  bouche  de  chaleur  dépendant 
d'un  calorifère  à  air  chaud,  et  par  le  feu  allumé  dans  la  che- 
minée. J'ai  profilé  de  cette  circonstance  pour  faire  varier  le 
mode  d'introduction  de  l'air,  en  tenant,  selon  les  cas,  la 
bouche  de  chaleur  ouverte  ou  fermée. 

Ce  volume  ct)nstituait  ce  que  l'on  peut  appeler  la  ventila- 
tion naturelle  de  la  cheminée  au  moment  des  observations, 
et  il  élait  indispensable  de  le  connaître,  au  moins  approxi- 
mativement dans  chaque  cas,  pour  le  déduire  de  celui  qui 
devait  être  évacué  par  l'action  des  divers  combustibles  em- 
ployés. 

Il  convient  cependant  de  faire  remarquer  que  cette  venti- 
lation naturelle  est  très-variable,  et  que,  comme  elle  dépend 
tout  i  fait  des  différences  des  températures  mtérieure  et  ex- 
térieure, elle  peut,  dans  bien  des  cas,  non-seulement  devenir 
nulle,  mais  même  se  produire  en  sens  contraire.  Il  importe 
donc  beaucoup,  pour  de  semblables  expériences,  de  consta- 
ter d'abord  sa  marche  et  son  intensité. 

Ainsi,  par  exemple,  le  5  juillet  1862,  la  température  exté- 
rieure étant  de  28^5  à  l'ombre^  et  celle  du  cabinet  étant  seu- 
lement de  20*  à  21*,  et  celle  de  l'intérieur  de  la  cheminée 
devant  être  assez  peu  supérieure  à  ce  dernier  chiffre,  il  se 
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produisait  dans  cette  cheminée  des  courants  intermittents 
tantôt  dans  un  sens  et  tantôt  dans  l'autre.  Il  arrivait  même 
par  moments  que  la  bouche  du  calorifère,  au  lieu  de  fournir 
continuellement  de  l'air  frais,  aspirait  au  contraire  celui  du 
cabinet. 

Le  7  juillet,  par  des  températures  de  20*  à  l'extérieur  et  de 
19*,25  dans  le  cabinet,  l'aspiration  de  la  cheminée  était 
presque  continue. 

Dans  ces  premières  expériences,  l'observation  de  la  vitesse 
de  l'air  a  été  faite  dans  la  cheminée  même,  en  y  introduisant 
l'anémomètre,  mais  il  a  été  bientôt  reconnu  nécessaire  de 
placer  l'instrument  successivement  en  trois  endroits  diffé- 
rents, parce  que,  à  la  hauteur  où  l'on  opérait,  la  cheminée 
ayant  alors  0"',934  de  largeur  sur  0"',23  de  profondeur,  tan- 
dis que  plus  haut  son  conduit  n'a  plus  que  0'",30  sur  O'^ySO, 
il  s'y  produisait  un  courant  central  plus  rapide  que  ceux  des 
côtés.  Pour  tenir  compte  de  cette  circonstance»  l'on  a  supposé 
la  section  d'observation  partagée  en  trois  parties  d'une  lar- 
geur égale  au  tiers  de  la  largeur  totale,  et  l'on  a  observé  la 
.vitesse  séparément  dans  chacune  d'elles. 

Les  résultats  de  ces  expériences  sont  consignés  dans  le  ta- 
bleau suivant  : 
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197.  Conséquences  de  ces  expériences.  —  Il  résulte  donc  de 
ces  premières  expériences  que,  par  des  températures  exté- 
rieures de  V,S  à  10%  et  des  températures  intérieures  de  18* 
à  22%  il  passe  en  moyenne  par  la  cheminée  de  celte  pièce 
environ  400»-«  d'air  par  heure. 

Ge  cabinet^  destiné  à  une  seule  personne,  et  dans  lequel  il 
s'en  réunit  accidentellement  dix  à  douze  au  plus,  pour  quel- 
ques moments,  est  donc  alors  très-suffisamment  ventilé  par 
la  seule  action  aspiratrice  de  la  cheminée,  même  quand  il 
n*y  a  pas  de  feu. 

Volumes  d'air  introduit  par  la  bouche  de  chaleur.  —  La 
bouche  de  chaleur  qui  amène  l'air  du  calorifère  a  0"',18  sur 
0",  18  de  côté  ou  0"'»,0324  d'ouverture,  mais  elle  est  recouverte 
par  un  treillage  en  cuivre  qui  diminue  un  peu  Taire  du  pas- 
sage. On  a  placé  au-dessus  un  tuyau  à  base  quadrangulaire 
terminé  par  une  partie  cylindrique  assez  longue,  dans  la- 
quelle on  plaçait  l'anémomètre,  et  qui  avait  une  section  égale 
à  0— %0299.  —  On  a  observé  les  températures  extérieures  et 
intérieures,  et  les  résultats  sont  consignés  dans  le  tableau 
suivant  : 

yoLUBiES  d'air  introduit  dans  le  cabinet  de  la  direction 
DU  conservatoire  par  une  bouche  d6  chaleur  de  calorifère. 


DATES. 


1861 

30  oct. 

31  oct. 
19  noY. 


23  noT. 


températures 


eitérienre 


8»,0 

10,  0 

1,  8 


10,  0 


datit 
lecabioel. 


20* 
22 
19 


19 


de  rair 
affluent. 


100» 
87 
70 


45 


▼ITESftES 

de  l'air 
affluent.' 


m. 
1,687 
1,822 
1,840 


1,250 


en  r.  en  1  h. 


i.c. 
0,0504 
0,0544 
0;0550 


0,037 


181,44 
195 >84 
198,00 

Moy.. 
133,2 


▼OLOMB 

d'air 

introduit, 

ramené 

à  20*. 


m.c. 
142 
160 
169 


157 
123 


Il  convient  de  remarquer  que  le  volume  d*air  fourni  par 
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Tune  des  bouches  d'un  calorifère  peut  être  considérablement 
influencé  par  l'ouverture  plus  ou  moins  simultanée  des  autres 
bouches. 

Abstraction  faite  de  l'influence  de  cette  cause,  Ton  voit 
qu'entre  les  limites  de  température,  où  l'on  a  opéré,  la 
bouche  de  chaleur  fournissait  par  heure,  en  moyenne, 
157  mètres  cubes  d'air  ramené  à  20^  de  température,  quand 
cet  air  entrait  à  des  températures  variables  de  70*  à  100*, 
et  que  ce  volume  était  réduit  à  123  mètres  par  heure,  quand 
Taîr  n'était  échauflé  qu'à  45*. 

Ce  résultat,  qui  montre  combien  le  volume  d'air  fourni  par 
les  calorifères  croit  avec  le  degré  d'échauffement  qui  lui  est 
communiqué,  explique  comment  les  constructeurs  sont  con- 
duits k  élever  la  température  de  l'air  fourni  par  ces  appareils. 

On  verra,  d'ailleurs,  plus  loin,  que  ce  volume  d'air  fourni 
par  la  bouche  de  chaleur  croit  aussi  avec  l'énergie  de  l'appel 
fait  par  la  cheminée. 

198.  Volumes  d'air  introduit  par  les  joints  des  partes  et  des 
fenêtres.  —  Les  observations  que  nous  venons  de  rapporter 
ont  été  faites  en  même  temps  que  celles  qui  ont  été  exécutées 
sur  la  cheminée  non  chauffée,  et  dont  il  a  été  question  plus 
haut.  Par  conséquent,  si  du  volume  d'air  évacué  par  la  che- 
minée on  retranche  celui  qui  a  été  introduit  par  la  bouche  de 
chaleur  ramenée  à  la  température  de  la  pièce,  le  reste  don- 
nera le  volume  d'air  à  la  même  température  qui  s'était  in- 
troduit par  les  joints  des  portes  et  des  fenêtres. 

Or,  le  volume  moyen  évacué  par  la  cheminée  a  été  trouvé 
égal  en  1  heure  à , 403"-* 

Le  volume  moyen  introduit  par  la  bouche  de  cha- 
leur a  été  de 157 

Le  volume  d'air  moyen  entré  par  les  joints  est  donc  246'*'<' 
en  1  heure,  ou  0»%0683  en  1". 
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Le  déTdoppetmnt  total  des  joints  est  : 

Pour  les  deux  fenêtres 20">,30 

Pour  les  deux  portes • 21  ,16 

Total 41»,46 

D*où  il  résulte  que,  par  mètre  courant  de  joint  des  portes  et 
des  fenêtres  de  cette  pièce,  il  s'introduit  moyennement 

ÎL-4^=0— ,09164  en  1*,  ou  ^^=5— ,92  en  l  heure. 

41,40  41,40 

La  largeur  des  joints  est  extrêmement  yariable,  mais  ceux  qui 
existent  sous  les  portes  sont  presque  toujours  complètement 
libres  et  ont  souvent  une  hauteur  de  0'",010,  et  ceux  de  dessus 
environ  0",005;  aussi  est-ce  par  les  portes,  surtout  par  leur 
partie  inférieure,  quil  s'introduit  généralement  le  plus  d'air 
dans  les  appartements,  lorsque  les  fenêtres  ferment  bien. 

189.  Expériences  sur  les  effets  de  ventilation  produits  par  les 
eheminées  au  moyen  de  la  consommation  directe  de  divers  corn- 
bustibles.  —  Pour  parvenir  à  déterminer  ces  efiTets  dans  des 
conditions  convenables,  j*ai  commencé  par  faire  améliorer  la 
construction  de  la  cheminée,  afin  d*y  diminuer  le  plus  pos- 
sible les  tourbillonnements  de  l'air,  les  pertes  de  force  vive 
qui  en  résultaient,  et  dont  j'ai  montré,  à  la  fin  du  chapitre 
précédent,  l'influence  considérable  sur  le  mouvement  de  l'air. 

La  hotte  de  la  cheminée  a  été  réduite  de  manière  à  ne 
présenter  à  sa  base  qu'un  passage  de  0^,40  de  largeur,  sur 
0",22  de  profondeur,  régulièrement  raccordé  avec  son  con- 
duit rectangulaire  supérieur,  comme  l'indiquent  les  lignes 
ponctuées  de  la  fig.  dun""  189.  Par  suite  de  ces  modifications, 
la  contraction  de  l'air  à  l'entrée  a  été  sensiblement  annulée, 
les  tourbillonnements  supprimés,  et  le  mouvement  de  l'air 
s'est  graduellement  accéléré  depuis  le  bas  jusqu'au  conduit. 

Le  chauffage  a  eu  lieu  successivement  avec  du  bois,  avec 
de  la  houille  et  avec  du  gaz,  en  tenant  compte  des  quantités 
consommées. 

Je  reproduirai  séparément  les  résultats  des  expériences 
faites  avec  du  bois  et  avec  de  la  houille. 
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900.  Expériences  sur  une  autre  cheminée  cF appartement.  — 
Des  expériences  analogues  à  celles  qui  ont  été  faites  sur  la 
cheminée  du  cabinet  de  la  direction  du  Conservatoire  des 
arts  et  métiers»  ont  été  exécutées  sur  celles  du  cabinet  de 
M.  le  sous-directeur,  et  ont  donné  des  résultats  semblables. 

On  a  produit  le  chauffage  ayec  du  bois»  dont  on  a  observé 
le  poids  en  même  temps  que  les  volumes  d'air  appelés  par 
la  cheminée  ;  mais»  de  plus,  comme  cette  cheminée  était 
pourvue  d'un  appareil  à  grille  creuse  du  système  de  M.  Fon- 
det,  qui  fonctionnait  conyenablement,  on  a  proGté  de  cette 
circonstance  pour  constater  quel  était  le  volume  d'air  exté- 
rieur fourni  par  cet  appareil  et  la  température  de  cet  air. 

Les  résultats  de  ces  observations  sont  consignés  dans  le 
tableau  suivant  : 
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SOI.  Conséquences  de  ces  expériences.  —  On  voit  par  ces  ex-  i 

périences  que  cette  cheminée,  dont  la  disposition  extérieure 
el  les  proportions  analogues  à  celles  de  la  cheminée  du  ca- 
binet de  la  direction  et  qui  est  muni  d*un  appareil  de 
M.  Fondet,  a  déterminé  Tévacuation  d*un  volume  d*air  de 
835  mètres  cubes  par  heure,  en  brûlant  8^,88  de  bois  à 
l'heure.  Ce  volume  diffère  peu  de  celui  qui  a  été  trouvé  avec 
l'autre  cheminée,  dans  des  expériences  faites  les  6  et  11  fé- 
vrier, où  celle-ci  avait  aussi  un  appareil  analogue. 

Mais  il  est  notablement  moindre  que  le  volume  observé 
sur  cette  dernière  cheminée,  où  Ton  avait  enlevé  l'appareil 
qui  formait  obstacle  au  passage  de  Tair,  puisque,  dans  les 
dernières  expériences  du  19  mars  et  du  11  avril,  ce  volume 
s'est  élevé  à  1268  mètres  cubes,  et  à  1365  mètres  cubes  avec 
une  consommation  de  bois  un  peu  moindre. 

On  voit  aussi  que  le  volume  d'air  nouveau  et  chaud  intro- 
duit dans  la  pièce  par  la  bouche  de  chaleur,  n'est  que  de 
19  mètres  cubes  par  heure,  ou  ^  du  volume  d'air  évacué 
par  la  cheminée,  et  qu'il  est  loin  de  suffire  à  l'appel  qu'elle 
exerce  et  à  en  assurer  le  tirage. 

En  calculant,  d'après  les  températures  observées,  la  quan- 
tité de  chaleur  emportée  par  l'air  appelé  par  la  cheminée  et 
en  pure  perte  pour  le  chauffage,  on  trouve  qu'elle  est  égale  à 

835«-«Xl",197X103»X0,237  =  24387  calories, 

ce  qui,  pour  une  consommation  de  8^^,88  de  bois  par  heure, 
revient  à  2747  calories  par  kilogramme  de  bois  brûlé.  Si  à 
cette  quantité  on  joint  celle  qui  a  été  utilisée  pour  le  chauf- 
fage de  l'appartement  par  l'introduction  de  19  mètres  cubes 
d'air  à  l32^  ou  dont  la  température  primitive  de  22*  a  été 
augmentée  de  110*  et  qui  est  égale  à 

19-«X0",878 X 1 10  X  0,237  =  435  calories, 

on  voit  que  la  quantité  totale  de  chaleur  développée,  en  sus 
de  celle  qui  a  été  fournie  par  le  rayonnement,  a  été  égale  i 

24387+435= 24822  calories, 
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ce  qui  correspond,  ponr  nne  consommation  de  8^,88  de  bois 
par  heure,  à  2795  calories  par  kilogramme  de  bois  brûlé. 

Sar  cette  quantité  de  cbaleur,  435  calories  sor  34832,  en- 
viron ^,  sont  entrées  dans  Tappartement  avec  l'air  fourni 
par  la  bouche  de  chaleur,  tandis  que,  dans  les  expériences 
du  19  mars  et  du  12  avril  précédents,  sur  une  cheminée  dé- 
pourrue  de  cet  appareil,  toute  la  chaleur  développée  était 
enlevée  par  l'air  appelé. 

Donc  si,  au  point  de  vue  de  la  ventUation  seule,  la  présence 
de  Tappareil  Fondet  diminue  le  volume  d'air  appelé  et  ex- 
trait par  la  cheminée  à  celui  du  chauflage,  il  n'a  que  le  faible 
avantage  d'utiliser,  en  sus  des  effets  du  rayonnement,  envi- 
ron ^  de  la  chaleur  développée  par  le  combustible. 

208.  Observation  sur  la  chaleur  développée  par  le  bois.  —  Si 
Ton  rapproche  les  résultats  des  expériences  des  19  mars, 
12  avril  et  4  juin  1862,  et  qui  ont  fourni  pour  le  nombre  d'a- 
nités  de  chaleur  communiquées  à  l'air  par  kilogramme  de 
bois  brûlé  les  nombres  suivants  : 

Dans  la  cheminée  sans  appareil  à  grille  : 

Le  19  mars. 3279  calories. 

Le  12  avril 4191      — 

Moyenne 3735  calories. 

Dans  la  cheminée  avec  appareil  à  grille  : 

Le  4  juin 2796  calories. 

On  voit  par  ces  nombres  que  si  la  cheminée  ouverte  a  uti- 
lisé pour  la  ventilation  toute  la  chaleur  qu'a  développée  le 
bois,  et  qui,  pour  le  bois  bien  sec,  est  d'environ  3600  calories, 
la  cheminée  avec  appareil  en  fonte,  oflrant  une  assez  grande 
surfoce  de  dispersion  de  la  chaleur,  a  donné  un  résultat 
moins  favorable.  Il  y  a  lieu  cependant  de  croire  que  dans  un 
chauflage  continué  pendant  plus  longtemps,  les  masses  voi- 
sines de  mai^nnerie  peu  conductrioes  étant  parvenues  à  une 
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température  normale,  rutilisation  de  la  chaleur  se  rappro- 
cherait de  la  valeur  obtenue  avec  la  première  cheminée. 

SOS.  Chauffage  de  la  cheminée  à  la  houille.  ^  Passons  main- 
tenant à  l!examen  des  résultats  des  expériences  analogues 
faites  en  brûlant  de  la  houille.  Ils  sont  consignés  dans  le  la- 
blean  suivant  : 


VENT.  I.  20 
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804.  Conséquences  des  expériences  précédentes.  —  Les  ré- 
sultats consignés  dans  le  tableau  précédent  montrent  que 
la  position  de  la  grille  par  rapport  au  conduit  d'arrivée  de 
Fair  a  une  grande  influence  sur  les  yolumes  d'air  appe- 
lés, et  sur  Tutilisation  de  la  chaleur  développée  par  le  com- 
bustible. 

Dans  Texpérience  du  22  mars,  la  grille  en  fonte  s'étant 
ramollie  et  courbée  à  fleur  de  sol,  le  passage  de  Fair  au- 
dessous  de  cette  grille  a  été  en  partie  empêché,  ce  qui  ex- 
plique pourquoi  le  résultat  a  été  peu  favorable. 

Dans  les  expériences  postérieures,  où  la  grille  était  en  fer, 
Tair  arrivait  très-facilement  sous  le  combustible  et  pouvait 
aussi  passer  au-dessus;  mais  plus  librement  dans  celle  du 
S7  mars,  où  le  passage  au-dessus  de  la  grille  avait  0'",27  de 
hauteur  et  environ  O",!?  au-dessus  de  la  couche  de  com- 
bustible de  0",10  au  moins  d'épaisseur,  tandis  que  dans  les 
expériences  du  28  mars  et  du  2  avril,  ce  passage  n'était  que 
de  0*,15  au-dessus  de  la  grille  et  au  plus  de  O^^Oô  au-dessus 
du  combustible. 

Les  volumes  totaux  d'air  appelés  ont  bien  été  à  peu  près 
les  mêmes  dans  ces  quatre  expériences,  mais  la  combustion 
ayant  été  plus  vive  dans  les  deux  dernières  et  la  température 
plus  élevée,  le  volume  d'air  appelé  par  kilogramme  de  char- 
bon brûlé  a  été  moindre  que  dans  les  expériences  du  27  mars, 
où  l'accroissement  de  température  de  l'air  n*a  été  que  de 
67*  et  de  58* . 

Gda  confirme  la  conséquence  que  nous  avons  déjà  déduite 
des  expériences  faites  avec  des  tuyaux,  à  savoir  qu'au  point 
de  vue  de  la  ventilation  par  appela  il  y  a  avantage  à  ne  pro- 
duire que  de  faibles  élévations  de  température  ;  c'est,  d'ail- 
leurs, ce  qui  sera  encore  vérifié  par  d'autres  résultats. 

JMKt.  Résumé  des  expériences  précédentes.  —  En  résumé,  on 
voit  que  dans  une  cheminée,  proportionnée  à  peu  près  comme 
celle  sur  laquelle  nous  avons  opéré,  ce  qui  se  rencontre  dans 
la  plupart  des  habitations  ordinaires  modernes,  on  peut  aug- 
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menter  la  ventilation  naturelle  d'environ  300  mètres  cubes 
d*air  par  kilogramme  de  charbon  brûlé  et  produire  facile- 
ment un  appel  de  plus  de  1200  mètres  cubes  d*air  par  heure. 
D*après  les  dispositions  données  à  la  grille  dans  les  quatre 
dernières  expériences  du  tableau  précédent,  la  presque  tota- 
lité de  la  chaleur  développée  par  le  combustible  devait  être 
utilisée  pour  réchauffement  de  Tair  appelé  ;  aussi,  en  pre- 
nant la  moyenne  des  quantités  de  chaleur  utilisées  par  kilo- 
gramme de  combustible  brûlé,  trouvons-nous  pour  sa  valeur 
6796  calories.  On  peut  donc  admettre  que,  dans  une  cheminée 
exclusivement  consacrée  à  la  ventilation  et  bien  disposée 
pour  Tadmission  de  Tair,  on  utiliserait  pour  Tappel  environ 
6000  à  6500  unités  de  chaleur  par  kilogramme  de  houille  brû- 
lée, ou  au  moins  les  i  de  la  chaleur  développée  par  le  com- 
bustible. 

S06.  Observation  sur  les  quantités  de  houille  brûlées  par  mètre 
qaarré  de  grille^  dans  les  expériences  du  22  mars  1862.  {CabvniU 
de  la  direction.)  —  Dans  rexpérierce  du  22,  la  grille  du  foyer 
était  en  fonte;  elle  avait  0"',41  de  longueur,  O'^.lS  de  largeur, 
14  barreaux  de  0",015  de  largeur,  laissant  0",20  en  largeur, 
ou  unç  aire  de  passage  de  0,45  X 0,20 =0"'%030.  Le  dessus 
de  la  grille  était  à  l'origine  à  0"*,09  du  sol,  et  la  hauteur  de 
l'embouchure  du  tuyau  étant  de  0",41,  le  dessus  de  la  grille 

se  trouvait  à  —^  =  0,22  de  cette  hauteur. 

0,41 

Mais  la  fonte  s'étant'  ramollie,  la  grille  s'est  courbée  pen- 
dant les  expériences,  et  elle  a  fini  par  toucher  le  sol  du  foyer 
après  quelques  temps. 

On  a  brûlé  sur  cette  grille  4^^,66  par  heure  avec  une  su- 
perficie totale  de  0",41  XO",15=0"  «,0615,  et  une  aire  libre 
de  passage  de  0-,  15  X0",20= 0-^,0300,  soit  75"*,7  à  l'heure 
par  mètre  quarré  de  grille  totale  et  155^,3  par  mètre  carré 
de  grille  libre. 

Dans  les  deux  expériences  du  27  mars,  la  grille  en  fer  avait 
0"',40  de  longueur,  0",165  de  largeur,  18  barreaux  de  0">,01 
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de  largeur,  et,  par  conséquent,  0»»,22  de  vide  en  largeur,  ou 
O^iSaxO"",  1 65=0''''i,0363  d'aire  de  passage.  Sa  face  supérieure 
était  0",14  au-dessus  du  sol.  La  hauteur  de  l'embouchure 
du  tuyau  étant  de  0",41,  le  dessus  de  la  grille  se  trouvait  à 

0  14 

-2—  =  0,36  de  celte  hauteur. 
0,41        ' 

Le  passage  de  l'air  sous  la  grille  avait  0"*,I3  de  hauteur,  et 
le  passage  au-dessus  0'',27,  dont  il  faudrait  déduire  l'épais- 
seur du  charbon. 

On  a  brûlé  sur  cette,  grille  3^",25  par  heure  avec  une  su- 
perficie totale  de  0™,40X0'»,165=0"%0660,  et  une  aire  libre 
de  0-,22X0'",l65=0-S0363; 

soit  40^*^24  par  mëlre  quarré  de  grille  totale, 

ou  89»^",53       —        —       de  grille  libre. 

Dans  les  expériences  du  28  mars  et  du  10  avril,  la  grille 
avait  les  mêmes  dimensions  que  le  27  mars  ;  mais  sa  surface 
supérieure  était  élevée  à  0"*,26  au-dessus  du  sol,  et  l'embou- 
chure du  tu;au  ayant  0"*,41  de  hauteur,  le  dessus  de  la  grille 
se  trouvait  à  0",15  au-dessous  de  son  sommet.  L'épaisseur  de 
la  couche  de  combustible  étant  au  moins  de  O'^.IO,  il  restait 
i  peine  0",05  de  hauteur  pour  le  passage  de  l'air  au-dessus 
du  combustible,  ce  qui  contribuait  à  en  élever  la  tempéra- 
ture, mais  diminuait  aussi  un  peu  son  volume. 

Dans  ces  deux  expériences,  on  a  brûlé  en  moyenne  4^^,20 
de  bouille  par  heure,  avec  les  mêmes  surfaces  totale  et  libre 
que  le  27  mars,  ce  qui  correspond  à  une  consommation  de 
63^,63  par  mètre  quarré  de  grille  totale,  et  de  115^,3  par 
mètre  quarré  de  grille  libre. 

L'expérience  montre  aussi  que  la  quantité  de  chaleur  em- 
portée par  l'air  évacué  s'élève  à  6000  ou  6500  unités  par  ki- 
logramme de  charbon  brûlé,  c'est-à-dire  aux  {  au  moins  de 
la  chaleur  totale  développée  par  le  combustible. 

S07.  Emploi  du  gaz  éCiclairage  pour  activer  la  ventilation 
dans  les  appartements.  —  Si  l'usage  d'un  foyer  alimenté  par 
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le  bois  ou  par  la  houille  produit,  dans  une  cheminée  ordi- 
naire, un  appel  énergique,  il  serait,  la  plui>(irt  du  temps, 
très-dirficile  d*y  recourir  pour  assurer  la  ventilation  d*im 
local  dont  on  voudrait  en  même  temps  empêcher  la  tempé- 
rature de  s'élever. 

Mais  il  était  évident  qu'on  pourrait  remplacer  ces  combus- 
tibles par  le  gaz  qu'il  est  facile,  à  l'aide  de  tuyaux  d'un  petit 
volume,  de  faire  brûler  dans  l'intérieur  de  la  cheminée,  sans 
que  la  flamme  soit  apparente,  et  répande  ni  chaleur  ni  odeur 
h  l'intérieur. 

Ainsi,  dans  le  cas  de  k  cheminée  sur  laquelle  nous  avons 
expérimenté  pour  produire  un  appel  supplémentaire  de 
1000  mètres  cubes  par  heure  qui,  joint  à  l'appel  naturel,  four- 
nirait une  évacuation  d'environ  13  à  1400  mètres  cubes  d'air 
par  heure,  il  faudrait  donnera  ces  1400  mètres  cubes  d'air, 
pris  à  20^  dans  l'appartement,  une  température  de  90*  envi- 
ron, ou  de  70*  de  plus  que  celle  de  Tintérieur.  Par  conséquent, 
il  serait  nécessaire  de  leur  communiquer  une  quantité  de 
chaleur  exprimée  par 

1400—  X  1"*,209  X  70*  X0,237= 28080  calories 

par  heure.  Un  mètre  cube  de  gaz  ne  développant  environ  que 
6000  par  sa  combustion,  si  Ton  suppose  que  Ton  en  utilise 
lement  5000,  il  faudrait  brûler  dans  cette  cheminée 

28080      ^_.  ^,^ 
5000  ' 

£n  introduisant  dans  la  cheminée  un  tuyau  en  fer  gttmi 
de  becs  brûlant  0°"%150  à  l'heure,  il  suffirait  donc  que  ce 
tuyau  portât  40  becs  semblables  disposés  soit  sur  une  ou  sur 
plusieurs  couronnes,  pouvant  entrer  dans  la  cheminée,  soil, 
plus  simplement,  sur  deux  ou  trois  branches  verticales  pé- 
nétrant à  une  hauteur  convenable. 

808.  Eocpérimces  sur  les  e/fets  de  wntUation  produits  dans 
une  cheminée  d'appartemenl  par  lacambusUon  du  gûz,  —  C'est 
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pour  réaliser  par  des  expériences  directes  la  ventilation  d'un 
appartement,  au  moyen  de  la  combustion  du  gaz,  que  j*ai  fait 
disposer  dans  la  cheminée  où  ont  été  faites  les  expériences 
précédentes  un  conduit  de  forme  rectangulaire  de  0°\265  de 
longueur  sur  0"",100  de  largeur,  communiquant  avec  un 
tuyau  de  conduite  du  gaz  d'éclairage.  106  trous  ont  été  percés 
dans  ce  tuyau,  et,  après  une  première  expérience,  le  dia- 
mètre en  a  été  agrandi  pour  accroître  la  consommation 
de  gaz. 

Un  compteur  établi  sur  le  conduit  d'arrivée  indiquait  le 
volume  de  gaz  consommé,  lequel  était  d'ailleurs  assez  régu- 
lier.  Des  thermomètres  placés  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur  du 
cabinet  donnaient  les  températures.  Quant  à  celle  de  l'air 
qui  passait  dans  la  cheminée,  elle  était  à  l'arrivée  celle  da 
cabinet  lui-même,  et  au-dessus  du  tuyau  à  gaz,  elle  était  in- 
diquée par  un  thermomètre  particulier;  mais  on  n'a  pat 
tardé  à  constater  que,  malgré  la  distance  de  plus  de  2",00 
qui  séparait  ce  thermomètre  des  becs  de  gaz,  l'action  directe 
du  rayonnement  élevait  ses  indications  au-dessus  de  la  tem- 
pérature moyenne  de  l'air  dans  la  cheminée  à  la  même  hau- 
teur, et  qu'il  était  nécessaire  de  tenir  compte  de  la  différence. 

Deux  séries  d'expériences  ont  été  exécutées  pour  étudier 
les  effets  de  ventilation  produits  par  le  gaz  dans  la  cheminée. 
Les  résultats  de  la  première  sont  consignés  dans  le  tableam 
suivant  : 
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Cet  air  nouveau  était  conduit  près  du  plafond  par  un  tuyau 
de  O'^pSO  de  diamètre,  et  Ton  a  ainsi  réalisé  l'introduction  de 
Tair  près  du.  plafond  et  l'extraction  près  du  plancher. 

L'air  extérieur  étant  à  la  température  de  18  à  19%  celui 
qui  affluait  des  caves  était  à  16S5  ou  l7^  La  température  du 
cabinet  a  été  maintenue  à  19  ou  30%  tandis  qu'une  pièce 
Yoisinc  à  la  même  exposition  était  à  la  température  de  21 
i  22*. 

Ainsi  rintroduction  de  l'air  frais  venant  des  caves  a  fait 
maintenir  la  température  du  cabinet  à  2*  environ  au-dessous 
de  celle  de  la  pièce  voisine. 

Le  volume  d'air  évacué  par  la  cheminée  étant  de  1190  mè- 
tres cubes  par  heure,  tandis  que  la  bouche  de  chaleur  n'en 
fournissait  que  304  mètres  cubes,  le  reste,  ou  886  mètres 
cubes,  entrait  par  les  joints  des  portes  et  des  fenêtres.  11  est 
évident  que  si  plusieurs  autres  ouvertures  avaient  été  ména- 
gées et  mises  en  communication  directe  avec  les  caves,  on 
aurait  pu  aspirer  par  ces  ouvertures  la  presque  totalité  de 
l'air  évacué  par  la  cheminée,  et  faire  de  même  arriver  cet  air 
Irais  au  plafond. 

La  vitesse  avec  laquelle  l'air  frais  débouchait  près  du  pla- 
fond était  de  1"',19  en  1%  et  cependant  il  n'en  résultait  dans 
le  cabinet  aucune  sensation  d'un  courant  d'air,  tandis  que, 
quand  le  même  volume  d'air  affluait  à  hauteur  du  plancher 
par  la  bouche  de  chaleur  elle-même,  cet  air,  directement 
appelé  par  la  cheminée,  formait  un  courant  désagréable. 

A  l'inverse,  la  vitesse  d'appel  à  l'entrée  de  la  cheminée 
était  d'environ  2»,40  en  T,  et  elle  ne  déterminait,  à  0",30  ou 
0"40  de  l'oriQce,  qu'une  sensation  à  peine  sensible  quand 
l'air  frais  était  conduit  au  plafond. 

Dans  les  expériences,  dont  on  vient  de  rapporter  les  résul- 
tats, l'air  frais  venant  des  caves  affluait  vers  le  plafond  à  nnc 
hauteur  de  plus  de  7",  00  au-dessus  de  son  point  d'introduc- 
tion dans  les  conduits  du  calorifère  dont  il  parcourait  tous 
les  tuyaux,  en  éprouvant  des  résistances  et  des  pertes  de  force 
vive.  Il  est  donc  bien  évident  que  s'il  avait  été  pris  directe- 


314    EXPÉRIENCES  SUR  LES  EFFETS  DE  VENTILATION 

ment  par  des  conduits  spéciaux  bien  disposés,  partant  soit 
des  cayes,  soit  d'une  certaine  hauteur  au-dessus  du  sol,  il 
aurait  éprouvé  moins  de  résistances  et  serait  parvenu  dans 
le  cabinet  en  plus  grande  abondance. 

A  plus  forte  raison  aurait-on  pu  introduire  de  Fair  pris  en 
des  points  plus  élevés  de  l'atmosphère  et  amené  d'une  ma- 
nière convenable. 

209.  2*  Série  d'expériences  sur  les  effets  de  ventilation  pro* 
duUs  par  la  combustion  du  gaz  dC éclairage.  —  Du  18  août  au 
11  septembre  1862,  on  a  exécuté  dans  la  même  cheminée 
une  deuxième  série  d'expériences  dans  laquelle  on  a  fait 
varier  entre  des  limites  très-étendues  les  volumes  de  gaz 
consommés. 

Le  18  août  on  a  cherché,  par  une  expérience  préalable,  à 
déterminer  quel  était  le  volume  d'air  évacué  par  la  seule  ac- 
tion de  la  ventilation  naturelle,  et  on  a  trouvé  que,  par  une 
température  extérieure  de  19\4,  et  une  température  inté- 
rieure de  20^  elle  était  de  190  mètres  cubes  par  heure.  La 
différence  des  températures  extérieure  et  ultérieure  ayant 
peu  varié  pendant  ces  expériences,  on  pourra  admettre,  au 
moins  comme  une  approximation,  que  la  ventilation  natu- 
relle a  été  à  peu  près  la  même  pendant  leur  durée. 
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5110.  Représentation  graphique  des  résultats  de  ces  expériences. 
—  Si  l'on  prend  pour  abscisses  les  volumes  de  gaz  brûlés 
par  heure,  et  pour  ordonnées  les  volumes  d'air  évacués  par 
l'action  du  gaz,  on  obtient  une  série  de  points  dont  le  lieu 
paraît  être  une  courbe  de  forme  hyperbolique,  ayant  pour 
asymptotes  les  deux  axt^s  des  coordonnées  ;  mais  celte  courbe 
n'est  pas  une  hyperbole  équitative. 


Fig.  15, 


Sa  forme  générale  montre  avec  évidence  que  les  volumes 
d'air  évacués  par  mètre  cube  de  gaz  brûlé  sont  d'autant 
plus  considérables  que  les  volumes  de  gaz  brûlé  sont  moin- 
dres; ce  qui  met  en  évidence  l'avantage  que  présente  au 
point  de  vue  de  l'économie  l'emploi  des  températures  modé- 
rées. 

En  prenant  de  même  pour  abscisses  les  valeurs  de  ^t — T, 
et  pour  ordonnées  les  volumes  d'air  écoulés  par  l'effet  de  la 
combustion  du  gaz,  c'est-à-dire  l'excès  du  volume  total  sur 
le  volume  correspondant  à  la  ventilation  naturelle,  les  points 
que  Ton  obtient  ainsi  se  trouvent  sur  une  ligne  droite  passant 
par  l'origine  des  coordonnées  ;  ce  qui  montre  que,  dans  le 
cas  où  les  températures  extérieures  T  sont  restées  à  peu  près 
les  mêmes  pendant  les  expériences,  les  volumes  d'air  à  la 
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température  du  cabinet,  dont  la  combustion  du  gaz  a  déter- 
miné Tévacuation,  ont  été  proportionnels  aux  racines  quar- 
rées  des  excès  de  la  température  dans  le  conduit  sur  la  tem- 
pérature extérieure,  ce  qui  est  conforme  aux  conséquences 
de  la  théorie. 

Enfin,  si  on  prend  pour  abscisses  les  volumes  de  gaz  brAlés 
par  heure  et  pour  ordonnées  Texcès  (— T  de  la  température 
dans  le  conduit  sur  la  température  extérieure,  on  obtient 
nne  courbe  dont  la  concavité  est  tournée  vers  la  ligne  des 
abscisses,  ce  qui  prouve  que  cet  excès  de  température 
croissait  moins  rapidement  que  les  volumes  de  gaz  brûlés, 
et  comme  les  volumes  d'air  évacué  ne  croissent  tout  au  plus 
que  proportionnellement  aux  racines  de  t— T,  il  s'ensuit  en- 
core que  les  effets  de  ventilation  sont  bien  loin  de  croître 
proportionnellement  à  ces  excès  de  température  et  aux  con- 
sommation de  gaz,  comme  Ta  d'ailleurs  fait  voir  la  courbe 
précédente;  ce  qui  est  tout  à  fait  conforme  aux  principes  de 
la  théorie.  ^ 

911.  OuantUé  de  chaleur  utilisée  par  niètre  cube  de  gaz  brûié. 
— En  calculant,  comme  nous  l'avons  fait  pour  le  bois  et  pour 
la  houille,  la  quantité  de  chaleur  communiquée  à  l'air  par 
le  gaz  brûlé,  nous  avons  pu  en  déduire  le  nombre  d'unités  de 
chaleur  qui  ont  été  emportées  par  l'air  et  qui,  par  conséquent, 
peuvent  être  regardées  comme  utilisées  pour  la  ventilation. 

La  difficulté  de  déterminer  avec  exactitude  la  température 
est  assez  grande,  et  elle  exige  comme  on  l'a  indiqué  des  pré- 
cautions spéciales  ;  aussi  les  résultats  ne  sont-ils  pas  exempts 
de  toute  incertitude. 

Je  reproduis  à  part  ceux  qu'ont  fournis  les  deux  séries. 

1**  Série.  La  quantité  de  chaleur  utilisée  par  mètre  cube 
de  gaz  brûlé  a  été  : 

Le  18  avril,  de 6214  calories 

Le  21  avril,  de 5712     — 

Le  24  avril,  de 5238     — 

Moyenne 5758  calories. 
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Les  obsenratioDS  de  la  2«  série,  où  Ton  a  pa  détenniiier 
plus  exactement  les  lempératares  moTeimes  dansla  dteminée, 
ont  fourni  les  résultats  suirants: 

2*  SÉRIE.  La  quantité  de  chaleur  utilisée  par  mètre  cube 
de  gaz  brûlé  a  été  : 

Le  28  aoûr 4502  calories 

Lel9aoûl 5647     — 

Le  5  septembre 5659     ^ 

Le  6  s^^ptembre 4603      — 

Le  4  septembre 4493     — 

Le4septembre 4583     — 

Le  6  septembre. 4836     — 

Le  II  septembre 5453      — 

Moyenne 4973  calories. 

Les  râleurs  de  quantités  de  chaleur  communiquées  à  Fair 
évacué  par  mètre  cube  de  gaz  brûlé  sont  notablement  infé* 
rieures,  dans  cette  2*  série,  à  celles  qui  ont  été  trouvées  dans 
la  1**  série  ;  mais  il  faut  aussi  observer  que,  dans  cette  2*  série, 
les  expériences  ont  été  moins  prolongées  que  dansla  1**  série, 
et  que  les  quantités  de  chaleur  absorbées  par  les  parois  de  la 
cheminée  y  ont  été  nécessairement  plus  grandes  en  pro- 
portion. 

Quoiqu'il  en  soit,  il  résulte  de  cet  ensemble  d'observations 
que  la  quantité  de  chaleur  que  l'on  peut  communiquer  à  Pair 
dans  une  cheminée,  par  mètre  cube  de  gaz  brûlé,  s'élève  en 
moyenne  à  plus  de  5000  calories,  c'est-à-dire  au  moins  aux  | 
de  celle  que  développe  le  gaz  par  sa  combustion.  Cette  donnée 
de  l'expérience  nous  servira  pour  la  solution  des  questions 
d'application  qui  pourraient  se  présenter. 

919.  Différences  de  température  à  diverses  hauteurs  dans  une 
cheminée,  —  A  l'occasion  des  expériences  sur  l'appd  produit 
par  la  combostiou  du  gaz,  j'ai  cherché  à  constater  la  diflé- 
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rence  qai  pouvait  exister  dans  une  cheminée  d*apparteinent 
entre  les  températures  observées  à  diverses  hauteurs. 

A  cet  effet,  on  a  introduit  au-dessus  du  foyer,  à  environ 
S",50  de  hauteur  à  partir  du  plancher,  un  thermomètre  abrité 
du  rayonnement  direct  produit  par  les  becs  de  gaz,  et  Ton 
en  a  placé  un  autre  à  la  hauteur  de  20",35,  au  moyen  d*une 
ouverture  pratiquée  dans  le  corps  de  la  cheminée.  Ces  deux 
thermomètres  étaient  ainsi  :  Tun  vers  le  bas,  Tautre  vers  le 
haut  de  la  cheminée  et  à  la  distance  de  17",85  Tun  de  l'antre. 

Les  observations  de  températures,  commencées  le  13  juin  à 
10  heures  10  minutes,  ont  é(é  faites  à  différentes  heures  après 
l'allumage  du  gaz,  afin  de  constater  l'influence  de  réchauf- 
fement du  tuyau  de  la  cheminée  et  même  pour  les  continuer 
le  14,  on  a  eu  soin  de  laisser  brûler,  mais  faiblement,  le  gaz 
pendant  la  nuit  du  13  au  14.  Les  températures  observées  sont 
rapportées  dans  le  tableau  suivant. 


DATES  ET  HEURES. 


isjainiaes. 

10  h.  10' 

8h 

14i«ia. 

9h.30 

nh.45 

lh.25 


TUIFS 

écoal^ 

depuî» 

ralluiiHf0 


0 
411.50' 


23  20 
25  35 
27    15 


TEMPÉRATURE 

obscTTée 

m    BAS.     m     BAUT. 


97» 
90 


88 
91 


75» 
79 


81 
86 
86 


DIFFÉRENCES 


22« 
11 


On  voit  par  ces  résultats,  obtenus  sur  une  cheminée  qui 
n'était  échauffée  que  depuis  27  heures,  que  la  différence  de 
température,  entre  le  haut  et  le  bas  de  la  cheminée,  ne  tarde 
pas  à  devenir  assez  faible  pour  qu'il  soit  permis  dans  rappli- 
eation  des  formules  déduites  des  principes  de  la  théorie  au 
mouvement  de  Fair  dans  les  cheminées  de  ventilation  ou  de 
machines  à  vapeur,  construites  en  maçonnerie,  qui  fonc- 
tionnent d'une  manière  permanente,  d'admettre  qu'il  s'éta- 
blit dans  les  conduits  une  température  moyenne. 
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Cette  conséquence  a  été  encore  manifestée  d*une  manière 
plus  nette  dans  les  expériences  Eûtes  sur  les  effets  de  venti- 
lation produits  par  la  combustion  du  gaz  dont  les  résultats 
généraux  ont  été  rapportés  au  n«  Si7.  Mais  il  convient  de 
remarquer  que,  dans  cette  2*  série,  les  températures  ont  été 
généralement  plus  basses  que  dans  la  1'*  série»  ce  qui  a  dû 
contribuer  à  diminuer  les  pertes  absolues  de  chaleur. 

En  effet,  dans  ces  expériences,  où  les  températures  n'ont 
jamais  été  très-élevées  au-dessus  de  celle  de  l'air  extérieur, 
et  qui  n*ont  duré  chaque  fois  que  quelques  heures,  on  a  ob- 
servé les  résultats  suivants  : 


TEMPÉRATURES 

VOLUMES  DR  GAZ 

dans  la  cheminée 

PAR    BSURS. 

* 

EN    hk^ 

EN   HAUT. 

^  m.c. 

•0,218 

W 

26* 

0,333 

31 

29 

0,947      . 

4S 

45 

2,000 

65 

55 

2,500 

69 

65 

2,636 

68 

66 

3,000 

76 

75 

3,478 

79 

79 

De  cet  ensemble  d'observations,  il  est  donc  bien  permis 
de  conclure  que,  dans  les  questions  relatives  au  mouvement 
continu  et  permanent  de  Tair  dans  les  cheminées,  on  peut 
admettre  qu*il  s'établit  dans  les  conduits  une  température 
moyenne  et  à  très-peu  près  uniforme  sur  toute  leur  étendue. 

Il  doit  d'ailleurs  être  entendu  que  cette  température  devra 
être  observée  à  une  certaine  distance  du  foyer,  à  l'abri  do 
rayonnement  du  combustible  en  des  endroits  où  le  courant 
fluide  ne  traverse  que  des  sections  régulières,  et  peut  être 
considéré  comme  parvenu  déjà  à  l'état  de  régime. 

D'une  autre  part,  cette  conclusion  ne  doit  pas  être  étendue 
en  tout  temps  aux  cheminées  en  métal  qui,  n'étant  pas  pré- 
servées convenablement  contre  le  refroidissement,  peuvent 
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présenter  des  différences  considérables  de  température  dans 
leur  étendue,  ainsi  que  je  Tai  constaté  à  Thôpital  Lariboisière. 

SI5.  Observation  relative  au  chauffage  par  les  cheminées.  — 
Si  les  expériences  précédentes  mettent  en  évidence  les  effets 
puissants  de  ventilation  que  produisent  naturellement  les 
cheminées  et  le  parti  que  Ton  peut  en  tirer  pour  l'assainis- 
sement des  lieux  habités,  elles  expliquent  en  même  temps 
comment  pour  le  chaulTage  elles  sont  un  mpyen  si  peu  éco* 
nomique.  La  presque  totalité  de  la  chaleur  développée  par 
les  combustibles  étant,  comme  on  vient  de  le  voir,  emportée 
par  Tair,  réchauffement  des  appartements  n*est  produit  que 
par  le  rayonnement  qui  n'a  lieu  que  par  une  ou  deux  des 
faces  de  l'espace  qui  contient  le  combustible. 

D'une  autre  part,  si  l'appel  énergique  d'air  extérieur  que 
produit  une  cheminée  est  favorable  à  la  ventilation,  l'intro- 
duction de  cet  air  froid  par  les  joints  des  portes  et  des  fenê- 
tres et  par  leur  ouverture  momentanée  est  une  cause  inces- 
sante de  refroidissement,  et  l'on  sait  qu'elle  est  parfois  fort 
désagréable.  Au  point  de  vue  du  chauffage,  il  convient  donc  de 
restreindre  le  volume  d'air  appelé  de  l'extérieur  par  la  chemi- 
née à  ce  qui  est  nécessaire  pour  en  assurer  la  marche  stable 
et  régulière,  et  d'utiliser  une  partie  de  la  chaleur  développée 
par  le  combustible  pour  introduire  dans  les  appartements  le 
plus  grand  volume  possible  d'air  chaud,  en  évitant  cependant 
que  la  température  de  cet  air  soit  aussi  élevée  que  celle  que 
déterminent  habituellement  la  plupart  des  appareils  en  usage. 

Sous  ce  rapport,  l'emploi  des  calorifères  généraux  qui 
versent  dans  les  vestibules,  dans  les  escaliers  et  dans  une 
partie  des  pièces  d'un  édifice,  une  grande  quantité  d'air  mo- 
dérément chauffé  sera  toujours  un  auxiliaire  utile  du  chauf- 
fage et  de  la  ventilation. 

S 14.  Conséquences  relatives  à  la  ventilation  directe  par 
les  cheminées.  —  Les  expériences  faites  sur  la  cheminée  du 
cabinet  de  la  direction  du  Conservatoire,  en  mettant  en 
évidence  l'énergie  de  l'appel  exercé  par  les  cheminées  ordi- 

VENT.  I.  21 
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Qaires  et  l'avantage  que  présente  au  point  de  vue  de  la 
ventilation  remploi  des  combustions  lentes  et  des  basses 
températures,  nous  conduisent  à  quelques  conséquences  qui 
peuvent,  dans  certains  cas,  avoir  une  assez  grande  importance. 

CIberchons,  par  exemple,  quelle  peut  être  la  dépense  qu'oc- 
casionnerait une  ventilation  produite  par  la  consommation 
d'une  certaine  quantité  de  bouille,  en  supposant  que  le  feu 
soit  conduit  de  manière  à  obtenir  une  combustion  lente,  sans 
qu'elle  cesse  d'être  régulière,  pour  que  la  température 
moyenne  dans  la  cbemlnée  ne  soit  que  de  40  à  45*. 

Bans  ces  conditions,  le  volume  d'air  évacué  par  kilogramme 
de  bouiUe  brûlé  serait  d'environ  500  mètres  cubes,  et  l'éva- 
cuation annuelle  d'un  mètre  cube  par  heure,  qui  correspond 
à  365X24=8760  mètres  cubes  d'air,  n'exigerait  que  la  con- 

sommation  de  =  1 7.^^,5  de  houille,  dont  le  prix  fixé 

43  flr.  les  1000  kilogr.,  pour  rester  dans  les  termes  des  com- 
paraisons que  nous  aurons  à  faire  plus  tard,  serait 

I7",5X0,043=0f.75. 

Cette  ventilation  n'exigeant  d'ailleurs  l'intervention  d'au- 
cun agent  spécial  que  ceux  du  service  ordinaire  de  l'établis- 
sementi  il  n'y  aurait  pas  lieu  de  tenir  compte  de  la  dépense 
du  personnel. 

Quant  aux  dépenses  d'installation,  elles  se  réduiraient  à 
celles  des  cheminées  et  des  conduits  de  prise  et  d'évacuation 
d'air,  et  ce  serait  sans  doute  les  estimer  largement  que  de  ks 
porter  à  100  fr.  par  lit,  dont  Tintêrèt  et  l'amortissement  ne 
devraient  pas  être  compté  &  plus  de  7  pour  100  par  an, puis- 
qu'il n'y  aurait  que  des  grilles  à  renouveler. 

Par  conséquent,  une  ventilation  annuelle  de  60  mètres 
cubes  d'air  par  heure  et  par  lit  coûterait  : 

Pour  le  combustible           G0X0,75=    45^00 
Pour  intérêts  et  amortissement 7  00 

52' 00 
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ce  qui  mettrait  le  prix  de  revient  annuel  d*un  mètre  cube 
d'air  de  ventilation  par  heure  à 

60  ' 

On  voit  donc  que  Tappel  par  l'action  directe  d'un  foyer 
peut,  dans  certains  cas,  présenter  des  avantages  ;  mais  il  ne 
faut  pas  oublier  que  les  évaluations  précédentes  ne  com-^ 
prennent  pas  la  dépense  du  chauffage  et  ne  sont  relatives 
qu'à  la  ventilation. 

SIS.  Vérification  des  formules  théoriques  par  les  résultais 
des  séries  d'expériences  précédentes.  —  Les  diverses  séries  d'ex- 
périences sur  les  effets  de  ventilation  produits  par  la  con- 
sommation de  quantités  données  de  bois,  de  houille  ou  de 
gaz,  outre  l'utilité  qu'elles  peuvent  avoir  pour  la  pratique^ 
nous  fournissent  une  vérification  remarquable  des  formules 
auxquelles  la  théorie  nous  a  conduit.  C'est  ce  que  nous 
allons  chercher  à  montrer  en  rapprochant  les  uns  des  autres 
les  résultats  qu'elles  ont  fournis. 

Mais  auparavant,  il  convient  de  rappeler  qu'après  les  pre- 
mières expériences  faites  sur  cette  cheminée,  j'en  avais  fait 
modifier  la  construction  intérieure.  La  partie  que  l'on  nomme 
la  hotte,  rétrécie  à  sa  base  de  manière  à  n'avoir  que  les  di- 
mensions du  passage  d'accès  de  l'air,  avait  été  régulièrement 
raccordée  avec  le  conduit  proprement  dit,  de  sorte  que  l'air 
n'éprouvait  point  de  contraction  sensible  à  son  entrée  et  que 
le  rétrécissement  graduel  des  sections  de  passage  ne  donnait 
lieu  à  aucune  perte  de  force  vive.  Il  résultait  de  ces  nouvelles 
dispositions  que,  dans  la  formule  qui  donne  la  vitesse  de  Tair 
à  la  température  t  du  conduit  et  qui  est,  comme  on  l'a  vu 

au  n»  188, 

2ffflH(f— Tf 


„=V 


l+aT 


2SLp 


_    (^)V(è-.)'4 
le  terme/ 1)  disparaissait,  et  que  le  terme  (—j-j  étant 
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égal  à  l'unité  par  suite  de  la  suppression  du  mitron,  elle  dc- 
Tenaity  pour  cette  cheminée  modifiée,  en  faisant 

25f=l9",62  a=0,003665  H=19"85  et  T=20*  : 

U=  0,473  v^r=T 

en  attribuant  à  T  une  valeur  moyenne  égale  &  20\  ce  qui 
du  reste  influe  peu  sur  les  résultats. 

Or,  si  nous  réunissons  les  résultats  des  expériences  faites 
en  brûlant  du  bois,  de  la  houille  ou  du  gaz,  et  nous  bornant 
à  mettre  en  regard  les  températures  et  les  vitesses  observées, 
nous  pouvons  en  former  le  tableau  suivant. 

COMPARAISONS  DES  DIFFÉRENCES  f— T  DES  TEMPÉRATURES  ET  UES 
VITESSES  U  DÉDUITES  DE  l'oBSERVATOIRE. 


TEMPÉRATURES 

EXCÈS 

VALEURS 

Yn\:>,^Ls 

COMBUSTIBLE 

moteur 

V 

EXTÉRIEURE 

dans 

de 

de 

d&fi« 

EMPLOYÉ. 

T. 

LE  CONDUIT 

de  lu 

tempéra- 
ture 

(  —  T 

v/<-.t. 

le  e».T]i3iiii 

cheminée  t. 

•  —   1 . 

Boii 

1.V 
8 

90* 

107 

75* 
99 

8.66 
9,95 

m 

5,04 
5,57 

15 

102 

87 

9,32 

4,78 

15 

88 

73 

8,54 

4,61 

Houille 

15 

80 

65 

8.06 

5.03 

AA^'wftlJtwtt      ••••■■« 

15 

129 

114 

10,68 

5, 16 

15 

143 

178 

11,31 

5,53 

18,5 

42 

23,5 

4,86 

2,58 

15 

68 

53 

7,28 

3,84 

Gaï.  1**  série... 

20 

85 

65 

8,06 

4,C3 

^^^»mm%     A           «r**»  BW  •  •  • 

22,5 

85 

62,5 

7.81 

4,39 

19 

85 

66 

8,12 

4,64 

15.0 

23,0 

8,5 

2,92 

1,85 

16,0 

26,0 

10,0 

3,16 

1,92 

17,5 

29,0 

11,5 

3,45 

2.65 

17,0 

45,0 

28,0 

5,29 

2,72 

Gaz,  3* séria.... 

17,75 

48,25 

48,25 

6,97 

3,95 

15,0 

55,5 

40,5 

6,37 

3,46 

16,0 

65;  0 

47,0 

6,84 

3,84 

17,35 

75,0 

57,25 

7,58 

4,16 

1 

14,0 

79,6 

61,5 

7,85 

4)34 
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5116.  Représentation  graphique  générale  des  résultats  des  expé- 
riences faites  dans  la  cheminée  du  cabinet  de  la  direction  du 
Conservatoire^  en  brûlant  du  bois,  de  la  houille  ou  du  ghz.  — 
Si  maintenant  nous  prenons  les  valeurs  de  ^t—T  pour  abs- 
cisses, et  celles  des  vitesses  U  de  l'air  à  la  température  t  dans 
le  conduit  de  la  cheminée  pour  ordonnées,  et  que  nous  dési- 
gnions par  les  lettres  &,  bois,  h,  houille,  g,  gaz,  les  points 
qui  appartiennent  à  ces  diverses  séries  d'expériences,  nous 

Fig.  8«. 
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trouverons  que  tous  les  points  ainsi  déterminés,  malgré 
quelques  anomalies  inévitables  dans  des  phénomènes  in- 
fluencés par  les  moindres  variations  de  température ,  sont 
à  très-peu  près  situés  sur  une  même  ligne  droite  passant  par 
Torigine  et  dont  l'équation  serait 

11=0,54  )/t^, 
tandis  que  la  formule  théorique  nous  donnerait 

11=0,47  )/r^.  ' 

Cette  comparaison  montre  donc  : 

P  L'exactitude  complète  de  cette  conséquence  de  la  théorie 
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^ue,  pour  une  mime  température  exUrieure^  les  vitesses  de  Fair 
dam  les  cheminées  sont  proportionnelles  aux  racines  quarries  de 
^excëi  de  la  température  moyenne  intérieure  dans  la  cheminée 
sur  cette  température  extérieure  ; 

9f>  Que  la  Tormale  théorique  fournit  des  résultais  inférieurs 
dans  le  cas  actuel  de  |  environ  à  ceux  de  rexpérience,  et  que, 
par  conséquent,  dans  des  calculs  d'établissement,  elle  peut 
être  employée  sans  crainte  d'erreurs  graves. 

S17.  Des  cheminées  communes  à  plusieurs  conduits.  —  On 
sait  que,  quand  un  courant  d'air  produit  par  Taspiration  cir- 
cule dans  un  conduit,  la  pression  qui  s'établit  dans  ce  con- 
duit est  inférieure  à  la  pression  extérieure,  et  que,  par  suite, 
tout  orifice  pratiqué  dans  la  paroi,  toute  ouverture  oflerte 
par  les  joints,  donne  passage  à  une  certaine  quantité  d'air 
qui  entre  dans  le  conduit  par  aspiration.  Cet  effet  physique 
bien  connu  a  été  et  est  souvent  utilisé  de  diverses  manières, 
mais  il  convient  de  distinguer  avec  soin  le  but  et  les  drcon- 
stances  des  applications  que  Ton  veut  en  faire* 

Le  courant  principal  étant  supposé  dû  à  un  foyer  ou  à  une 
source  quelconque  de  chaleur,  les  courants  latéraux  qui  y 
affluent  sont  déterminés  non-seulement  par  l'appel  qu'il  pro- 
duit, mais  surtout  par  l'excès  de  la  température  qui  y  règne 
sur  la  temfiérature  extérieure.  Tel  est  le  cas  de  certaines 
cheminées  qui,  tout  en  servant  à  assurer  la  marche  d'un 
foyer,  sont  aussi  employées  à  ventiler  par  appel  des  ateliers 
oîl  se  dégagent  des  vapeurs  nuisibles  ;  tel  est  aussi  celui  d'un 
système  de  ventilation  appliqué  à  l'Hôpital  militaire  du  Gros- 
Caillou  et  à  celui  de  Yincenues.  Il  est,  comme  on  le  voit,  tout 
à  fait  distinct  de  celui  où  le  foyer  de  chaleur  échauffe  direc* 
tement  et  uniquement  l'air  appelé. 

D'autres  fois  la  cheminée  ou  le  conduit  commun  sert  à 

évacuer  les  produite  de  la  combustion  de  plusieurs  foyers 

séparés,  dont  les  conduits  de  fumée  viennent  déboucher  dans 

cette  cheminée  principale,  qui  sert  alors  de  régulateur  à  tous 

^oyers.  Celte  disposition,  qui  est  fréquemment  employée 
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dans  les  forges,  dans  les  fabriques  de  produits  chimiques, 
peut  aussi  se  combiner  avec  des  appels  destinés  à  enlever  les 
Tapeurs  qui  se  développent  à  Tinlérieur  des  ateliers.  Les  ques- 
tions qui  s*y  rapportent  se  rattachent  plus  spécialement  aux 
<;heminées  d'usines,  et,  comme  nousne  Youlons  nous  occuper 
ici  que  de  ce  qui  concerne  la  yenlilation,  nous  nous  borne- 
rons au  premier  dispositif. 

En  le  réduisant  à  sa  forme  la  plus  simple,  on  peut  le  con- 
cevoir composé  d'un  tuyau  vertical  AB,  au  bas  duquel  est 
disposé  un  foyer  de  chaleur,  et  dans  lequel  s'embranchent 
latéralement  un  ou  plusieurs  tuyaux  latéraux  G.  On  conçoit 
Fig.  37.       facilement  que  l'action  du  foyer  dilatant  d'abord 
l'air  qui  est  immédiatement  au-dessus  déter- 
mine un  appel  par  l'orifice  inférieur,  et  qu'à 
mesure  que  tout  Tair,  qui  est  contenu  dans  le 
tuyau  vertical  AB,  s'échauffe,  le  mouvement  s'y 
accélère,  la  pression  intérieure  y  diminue,  et 
des  rentrées  d'air  se  produisent  par  les  con- 
duits latéraux  G. 
Le  mouvement  et  les  appels,  qui  en  sont  la 
\  conséquence,  une  fois  établis,  il  est  clair  que 

V  \        le  volume  d'air  qui  s'écoule  par  l'extrémité  su- 
\  \     périeure  A  du  tuyau,  est  la  somme  du  volume 
jlj    \  \  appelé  directement  au  moyen  du  foyer  par 
B        \^  l'ouverture  inférieure  B,  et  des  volumes  fournis 

par  des  tuyaux  latéraux  G. 
L'eflfet  utile  de  ventilation  se  bornant  à  ces  derniers  vo« 
lumeSi  il  est  important  d'examiner  les  conditions  les  plus 
favorables  pour  augmenter  ces  efiTels  et  leurs  proportions  au 
volume  total,  ce  qui  constitue  ce  que  l'on  peut  appeler  le 
rendement  de  l'appareil.  Gommençons  d'abord  par  cette  der- 
nière partie  de  la  question,  en  discutant  quelques  résultats 
d'expériences  faites  au  Gonservatoire  des  arts  et  métiers,  à 
l'aide  d'un  dispositif  semblable  à  celui  que  nous  venons  d'in- 
diquer. 
Le  tuyau  principal  AB  avait  ll",00  de  longueur,  0",24  de 
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diamètre  et  0*  ^,0452  de  section,  et  le  tnyaa  d'embranche- 
ment C,  iocliné  i  45*  sur  raotre,  aTait  0",20  de  diamètre  et 
0"*^03l4  de  section.  Quatre  becs  de  gaz  étaient  disposés  au 
bas  da  tojao  yertical  et  placés  à  0-,10  de  l'entrée;  ce  qui 
réduisait  la  hauteur  de  la  colonne  d*air  chaud  i  10-^90. 

Quatre  expériences  ont  été  £iites  en  obsenrant  successi?e« 
ment  les  vitesses,  et,  par  suite,  les  volumes  dans  le  tuyau 
vertical  en  B  au-dessous  des  becs  de  gaz,  et  en  A  au  sommet. 
La  disposition  du  tuyau  C  n*a  pas  permis  d*y  faire  d'observa- 
tions, mais  on  a  obtenu  le  volumt^  d*air  qui  y  passait  par  la 
difTérence  de  ceux  qui  s'écoulaient  en  A  et  B. 

On  a  aussi  fait  une  expérience  spéciale  en  bouchant  le 
tuyau  latéral  G. 

Les  résultats  de  ces  observations  et  les  volumes  que  Ton 
en  déduit  sont  consignés  dans  le  tableau  suivant. 
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218.  Conséquences  des  résultats  précédenis.  —  Les  résultats 
de  ces  expériences  ne  sont  pas  très-concordants,  malgré  le 
soin  qui  a  été  mis  à  leur  exécutioa;  mais  on  ne  doit  pas  s*eo 
étonner,  en  remarquant  qu*ellcs  n*Ottt  été  faites  qu*à  des 
températures  assez  faibles,  et  surtout  en  observant  que  même 
quand  aucun  bec  de  gaz  n'était  allumé,  et  alors  qu'il  était 
naturel  de  croire  qu'il  ne  se  formerait  dans  cette  cheminée 
en  zinc  que  des  courants  insensibles,  il  s'y  engendrait  cepen- 
dant des'Vitesses  qui  se  sont  élevées  à  0"',70  et  même  à  l"»ll 

On  voit  cependant  que  tous  les  résultats  sont  d'accord 
pour  montrer  que  le  volume  d'air  écoulé  par  le  tuyau  latéral  G 
est  beaucoup  moindre  que  celui  qui  est  entré  par  l'orifice 
inférieur  B.  Cette  infériorité  ne  peut  être  évidemment  attri- 
buée uniquement  à  la  diflérence  des  sections  dont  le  cap- 
port  est 

0»q,0324 


0,0452 


=  0,695. 


En  attendant  que  de  nouvelles  expériences  nous  permet- 
tent de  bien  démêler  le  rôle  que  joue  le  rapport  de  ces  sec- 
tions, celles  qui  précèdent  peuvent  nous  aider  à  appréder 
les  eflets  d'un  pareil  dispositif  appliqué  à  un  b&timent  de 
plusieurs  étages. 

Car  si  la  cheminée  verticale  doit  servir  &  évacuer,  outre  le 
volume  d'air  qui  est  entré  par  ForiRce  inférieur  et  qui  s'est 
échauffé  après  son  admission,  les  volumes  d'air  que  l'on  veut 
appeler  à  trois  étages  différents,  il  est  évident  que  si  les  orifices 
d'appel  de  ces  trois  étages  ont,  par  rapport  à  la  section  de  la 
cheminée,  une  section  encore  moindre  quq  celle  de  notre  ap- 
pareil d'expérimentation,  les  volumes  d'air  appelés  à  chaque 
étage  seront  aussi  dans  une  proportion  inférieure  à  celle  que 
nous  avons  trouvée  ci-dessus. 

n  y  a  plus,  dans  les  expériences,  le  tuyau  latéral  G  était 
incliné  à  45*  sur  la  cheminée  AB,  circonstance  évidemment 
bien  plus  favorable  à  l'introduction  de  l'air  fourni  par  ce 
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luyau  que  les  dispositions  ordinaires  et  à  peu  près  obligatoires 
des  orifices  d'appel  des  locaux  à  ventiler  qui,  presque  toujours 
obligent  l'air  appelé  k  pénétrer  dans  la  cheminée  d'évacua- 
tion perpendiculairement  &  sa  longueur. 

L'expérience  montre  d'ailleurs  tous  les  jours  que,  quand 
deux  courants  d'air  se  croisent  et  même  sont  dirigés  à  peu 
près  dans  le  même  sens,  le  plus  rapide  restreint  et  spuvent 
annule  complètement  l'autre.  Nous  l'avons  constaté  par  des 
mesures  directes  dans  des  expériences  faites  à  l'asile  du  Yé- 
sinet.  Or  ici  le  courant  vertical  d'air  échauffé  par  les  becs  de 
gaz  avait  évidemment  une  vitesse  plus  grande  que  celle  qui 
se  produisait  en  G,  ce  qui  devait  rendre  ce  dernier  courant 
bien  inférieur  à  celui  qui  pouvait  se  former  en  B. 

La  comparaison  des  expériences  du  15  janvier  montre 
d'une  manière  bien  évidente  que  c'est  à  la  différence  des 
densités  qu'est  dû  le  mouvement  de  l'air  dans  l'appareil  ex- 
périmenté. En  effet,  dans  l'expérience  12,  où  quatre  becs  de 
gaz  étaient  allumés  et  où  le  tuyau  latéral  était  ouvert,  le  vo- 
lume d'air  total  évacué  par  l'extrémité  supérieure  A  du  tujau 
a  été  trouvé  égal  à  0"*«,1 144  par  seconde;  et  dans  l'expérience 
14,  où  le  tuyau  latéral  était  bouché  et  les  quatre  becs  de  gaz 
également  allumés,  ce  volume  a  été  de  0"*'',1170.  .Or,  dans  la 
14*  expérience»  où  il  n'y  avait  pas  d'appel  latéral,  il  est  bien 
évident  que  tout  l'effet  produit  était  dû  à  la  chaleur  seule;  il 
est  donc  clair  qu'il  en  était  de  même  dans  la  12%  et  si  le  vo- 
lume d'air  sorti  en  A  s'est  composé  de  0"'*%0913  entré  par 
l'orifice  inférieur  B,  et  de  0-«,023l  entré  par  l'orifice  latéral  C, 
cela  prouve  seulement  que,  par  l'effet  de  la  différence  des 
densités  extérieure  et  intérieure,  il  se  faisait  un  appel  simul- 
tané par  ces  deux  orifices;  mais  il  ne  se  pi-oduisait  d'ailleurs 
aucune  autre  action  mécanique  que  celle  développée  par  la 
chaleur. 

n  est  même  évident  que  si  le  tuyau  latéral  avait  débouché 
an-dessous  des  becs  de  gaz,  ou  de  la  source  de  chaleur,  et 
avait  occupé  toute  l'ouverture  inférieure  B,  il  aurait  fourni  à 
la  sortie  en  A  le  même  volume  total,  et  aurait  produit,  par 


lîî 
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conséquent,  à  lui  seul  Teflet  utile  total  de  Tappareil  et  un 
Fig.  as.  assainissement  plus  considérable  du  local 

qu'il  aurait  dû  ventiler. 

La  11"  et  la  13*  expériences,  dans  les- 
quelles les  becs  de  gaz  n'étaient  pas  allu- 
més, mais  dli  les  autres  circonstances  étaient 
du  reste  les  mêmes,  ont  aussi  fourni  pour  le 
volume  d'air  total  écoulé  en  A  des  valeurs  & 
peu  près  identiques,  O"**,  0578et0"-%t)520, 
et  conduisent  aux  mêmes  conséquences. 

m  I Elles  ont  de  plus  offert  ce  résultat  re- 

i    \.      J   j    marquable  que,  malgré  l'absence  de  l'ac- 
\^  y     lion  auxiliaire  des  becs,  le  vblume  total 

d'air  écoulé  sous  l'influence  seule  du  re- 
froidissement de  l'air  extérieur,  a  été,  dans  ces  expériences, 
au  moins  égal  à  celui  des  expériences  2,  5, 6,  9  et  10,  où  les 
becs  de  gaz  étaient  allumés  ;  ce  qui  montre  combien  l'appel 
d'une  simple  cheminée  est  sensible  aux  moindres  variations 
de  température  et  de  pression  de  Pair. 

En  résumé,  l'explication  des  résultats  des  expériences  dont 
nous  venons  de  parler  est  tout  à  fait  naturelle  ;  elle  découle 
de  la  considération  suivante,  qu'il  nous  paraît  convenable 
d'exprimer  nettement* 

Dans  ce  système  d'appel,  l'efTet  utile  n'est  obtenu  que  par 
l'effet  de  la  dilatation  et  de  la  légèreté  spécifique  de  l'air  qui 
pénètre  dans  la  cheminée  AB,  ou,  en  d'autres  termes,  que 
par  l'effet  de  la  chaleur  dépensée. 

Or,  en  appliquant,  cette  chaleur  à  l'air  extérieur  qui  s'in- 
troduit en  B  par  le  bas  de  la  cheminée  et  qui  ensuite  en  aban- 
donne une  partie  seulement  à  l'air  appelé  par  le  tuyau  G,  on 
emploie  un  agent  intermédiaire  qui,  comme  tout  autre  or- 
gane mécanique,  absorbe  une  partie  de  la  puissance  motrice 
d'autant  plus  considérable  que  ce  volume  est  lui-même  plus 
grand.  Gomme,  en  définitive,  c'est  la  chaleur  et  non  cet  air 
auxiliaire  qui  produit  l'effet  de  l'appareil,  il  est  évident, 
a  priori,  que  plus  on  réduira  son  volume  et  plus  la  chaleur 
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développée  sera  directement  appliquée  à  Tair  que  Ton  veut 
appeler,  plus  le  volume  de  celui-ci  croîtra,  ainsi  que  reOet 
de  l'appareil. 

n  suit  de  cette  remarque  qu'il  y  aurait  bien  plus  d'avan- 
tage à  faire  agir  directement  la  chaleur  que  développe  le 
foyer  sur  l'air  vicié  lui-même,  que  l'on  veut  appeler  et  ex- 
traire, qu'à  employer,  pour  produire  l'appel  et  ce  que  l'on 
nomme  l'entraînement,  un  volume  d'air  auxiliaire  qui  ab- 
sorbé une  grande  partie  du  travail  moteur. 

Les  effets  du  dispositif  que  nous  venons  d'examiner  ont  été* 
comparés  à  ceux  de  celte  machine  soufflante,  simple  et  rus- 
tique, que  l'on  appelle  la  trompe  des  forges  catalanes^  qui  pro- 
duit, par  la  descente  de  l'eau  dans  un  tube  vertical,  l'aspira- 
tion de  l'air  par  des  orifices  latéraux  et  dont  l'effet  utile  n'est 
qu'environ  le  dixième  du  travail  moteur.  Mais  malgré  l'ana- 
logie apparente  de  ces  appareils,  il  y  a  entre  eux  cette  très- 
grande  différence  qu'outre  l'effet  d'appel,  assez  faible  d'ail- 
leurs, que  produit  le  mouvement  de  Tair  extérieur  dans  le 
tuyau  vertical,  la  chaleur  communiquée  à  l'air  que  contient 
ce  tuyau,  en  diminuant  sa  densité,  produit  un  appel  bien 
plus  énergique.  C'est  donc  à  l'action  de  la  chaleur  qu'il  faut 
attribuer  les  effets  des  appels  latéraux,  et  dans  sa  bonne  uti- 
lisation qu'il  faut  chercher  les  moyens  d'augmenter  l'énergie 
de  ces  appels. 

On  verra  plus  tard,  par  les  résultats  des  expériences  faites 
par  le  service  du  génie  pour  l'application  de  ce  système  de 
ventilation  par  appel,  que  les  considérations  précédentes,  sur 
son  peu  d'efficacité  comparée  à  la  dépense  qu'il  occasionne, 
ont  été  complètement  vérifiées. 

819.  Outre  les  expériences  d'étude  que  j'ai  fait  faire  sur  les 
eOets  de  ventilation  produits  par  la  combustion  du  gaz  d'éclai- 
rage dans  des  cheminées  en  zinc  ou  en  tôle,  dont  les  résul- 
tats ont  été  discutés  au  chapitre  iv,  et  celles  du  chapitre  y, 
sur  la  ventilation  des  cheminées  ordinaires  chauffées  au  bois, 
à  la  houille  ou  au  gaz,  j'en  ai  fait  exécuter  d'autres  sur  l'ac- 
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croissement  d'activité  que  l'on  peut  donner  à  Tévacuation  de 
Tair  vicié  dans  divers  édifices  publics  ou  particuliers  au 
moyen  de  l'action  auxiliaire  d'un  certain  nombre  de  becs  de 
gaz.  Je  crois  utile  d'en  reproduire  ici  les  résultats,  malgré  les 
divergences  qu'ont  pu  y  apporter  les  conditions  particulières 
et  complexes  des  lieux. 

220.  Expériences  sur  les  effets  de  ventilation  produits  par  la 
chaleur  développée  par  les  becs  de  gaz.  —  Lors  de  l'examen  des 
questions  que  soulevaient  les  projets  présentés  pour  le  chauf- 
fage et  la  ventilation  des  nouveaux  bâtiments  du  palais  de 
Justice,  je  fus  amené  à  me  préoccuper  des  moyens  auxiliaires 
que,  pour  des  circonstances  fortuites  et  parfois  urgentes,  l'on 
pourrait  ajouter  aux  appareils  de  ventilation. 

À  cette  époque  (*)  j'indiquai  l'emploi  systématique  que  l'on 
pourrait  faire  de  la  chaleur  développée  par  les  becs  de  gaz 
employés  à  l'écUiii-nge,  dont  des  essais  partiels  et  isolés 
avaient  déjà  montré  l'efHcacité,  et  j'annonçai  le  projet  de  faire 
sur  ces  effets  des  expériences  qui  permissent  de  fixer  les 
idées  sur  le  parti  que  l'on  pourrait  tirer  de  ce  moyen.  Les 
expériences  dont  il  vient  d'être  parlé  ont  été  les  premières 
recherches  que  j'aie  entreprises  à  ce  sujet. 

221.  Expériences  faites  au  palais  de  justice.  —  La  question 
qui  nous  occupait  alors  concernait  les  projets  relatiGs  aux 
bâtiments  des  salles  d'assises  du  palais  de  justice,  je  crus  de- 
voir y  faire  une  expérience  d'effet  général,  propre  à  montrer 
ce  que  l'on  pouvait  espérer,  dans  des  bâtiments  de  ce  genre, 
de  la  chaleur  développée  par  des  becs  d'éclairage.  Une 
observation  importante  de  M.  le  premier  président  de  la 
Cour  d'appel  avait  en  effet  appelé  l'attention  sur  cette  circon- 
stance particulière  aux  salies  d'audience,  que  l'aflQuence  du 
public  y  étant  excessivement  variable,  non  pas  seulement 


*  (23  juillet  1860).  Séance  de  rAoadémie  des  sciences. 
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d'un  jour  à  Tautre.  mais  encore  dans  une  même  journée» 
d'une  affaire  à  la  suivante,  il  en  résultait  la  nécessité  û*une 
grande  et  presque  subite  facilité  de  variation  dans  la  puis- 
sance de  la  yentîlation.  Comme  solution  de  cette  difficulté,  je 
proposai  d'essayer  l'emploi  d'un  certain  nombre  de  becs  de 
gaz,  et  la  commission  obtint  de  M.  le  préfet  de  la  Seine  l'auto- 
risation d'en  faire  établir  dans  la  cheminée  d'évacuation  du 
bâtiment  de  la  police  correctionnelle.  Les  expériences  ont 
été  faites  en  conséquence  les  5,  15  et  16  octobre  1860. 

Le  chauffage  et  la  ventilation  de  ces  bâtiments  sont  obte- 
nus à  l'aide  d'appareils  de  circulation  d'eau  chaude  établis 
par  M.  L.  Duvoir-Leblanc  et  disposés  d'après  le  système  connu 
de  ce  constructeur. 

La  cheminée  générale  d'appel  dans  laquelle  est  placé 
le  récipient  tubulaire  d'eau  chaude  est  à  section  qnarrée 
dans  sa  partie  prismatique  inférieure  et  elle  devient  pyra- 
midale à  huit  faces  dans  sa  partie  supérieure,  ce  qui  pré- 
sentait quelques  difficultés  pour  une  bonne  installation,  et 
surtout  pour  la  répartition  symétrique  des  becs  de  gaz  à 
employer. 

Les  résultats  qui  ont  été  obtenus  dans  ces  expériences 
ne  sauraient  donc  être  les  plus  favorables  que  l'on  puisse 
espérer. 

Dans  cette  cheminée  et  un  peu  au-dessus  du  récipient 
d'eau  chaude,  dans  la  partie  prismatique  à  section  quarrée  et 
au-dessous  de  la  portion  pyramidale,  on  a  établi  un  tuyau 
de  conduite  de  gaz  de  forme  quarrée  dont  les  côtés  étaient  mis 
en  communication,  vers  le  milieu  de  leur  longueur,  par  qua- 
tre autres  tuyaux,  de  même  diamètre,  formant  croisillon  et 
se  rjéunissant  au  centre  de  la  cheminée.  Ce  circuit,  dont  les 
grands  c6tés  étaient  à  0",20  des  murs  de  la  cheminée,  portait 
48  becs  de  gaz  que  l'on  pouvait  allumer  ou  éteindre  à  vo- 
lonté. 

A  l'aide  de  cette  disposition  fort  simple,  sur  laquelle  il  est 
sans  doute  inutile  de  donner  de  plus  amples  détails,  on  a 
pu  faire  les  trois  expériences  suivantes  : 
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P  Ventilation  des  salles  à  Taide  des  appareils  ordinaires 
de  chauffage  à  Teau  chaude. 

2<>  Ventilation  par  Faction  simultanée  des  mêmes  appareils 
et  de  la  chaleur  développée  par  48  becs  de  gaz. 

Z"*  Ventilation  par  Faction  unique  de  la  chaleur  développée 
par  les  kS  becs  de  gaz,  aidée  cependant  des  effets  de  Faspi- 
ration  naturelle  que  la  cheminée  pouvait  exercer  sans  chauf- 
fage. 

Pour  rendre  cette  dernière  série  d'expériences  aussi  com- 
plètement indépendante  que  possible  de  Féchauffement  anté- 
rieur produit  par  la  circulation  de  Feau  chaude,  on  avait  eu 
le  soin  d*en  fixer  le  jour  au  lundi  et  de  faire  complètement 
éteindre  le  feu  des  appareils  de  ce  chauffage  et  vider  le  réci- 
pient supérieur  à  partir  du  samedi  précédent.  On  ne  peut 
cependant  supposer  que  les  parois  de  la  cheminée  n*aient 
encore  conservé  aucune  partie  de  la  chaleur  qui  leur  avait 
été  antérieurement  communiquée,  ce  qui  d'ailleurs  est  rendu, 
comme  on  le  verra,  assez  probable  par  les  résultats  obtenus. 

La  hauteur  de  cheminée  entre  Fanémomètre  et  les  becs  de 
gaz  n'était  que  de  3  mètres,  et  sa  forme  ainsi  que  la  disposition 
du  tube  n'étaient  pas,  comme  on  Fa  dit,  favorables  à  un 
échauffement  uniforme  de  l'air;  aussi  les  observations  de 
la  vitesse  de  l'air  en  divers  endroits  d'une  même  section 
transversale  ont-elles  présenté  des  différences  assez  notables, 
d'autant  plus  que,  pour  opérer  à  une  distance  des  becs  suffi- 
sante pour  qu'une  certaine  uniformité  se  fût  établie  dans  le 
mouvement  général  de  Fair,  il  était  nécessaire  de  placer 
l'anémomètre  dans  la  portion  pyramidale  de  la  cheminée. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  résultats  s'accordent  tous  pour  ma- 
nifester d'une  manière  irrécusable  l'influence  de  la  chaleur 
développée  par  la  combustion  du  gaz;  c'est  ce  que  l'on  peut 
voir  par  Fexamen  des  résultats  des  observations  consignés 
dans  le  tableau  suivant. 

L'aire  de  la  section  transversale  de  la  cheminée  dans  la- 


PRODUITS  PAR  LA  COMBUSTION  DU  GAZ.  337 

quelle  ranémomèlre  a  été  placé  était  de  2"-%2278.  L'ané- 
momètre Combes  employé  portait  le  n»  22  et  avait  pour  tare 

la  formule 

V  =  0«,1392  +  0-,0885N- 

Nous  donnerons  d*abord  le  tableau  des  résultats  immé- 
diats des  expériences,  et  nous  en  déduirons  ensuite  les  consé- 
quences. 
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'  222.  Coméquences  des  expériences  précédentes.  —  Il  résulte 
des  chiffres  consignés  dans  le  tableau  précédent. 

!•  Que  remploi  de  48  becs  de  gaz  consommant,  d'après  les 
indications  du  compteur,  1  mètre  cube  de  gaz  ou  9'25''  ou 
6"«,37  par  heure,  a  suffi  pour  porter  le  Tolume  d'air  évacué 
des  salles  et  des  dépendances  des  b&timents  de  la  police  cor- 
rectionnelle de  6160  à  11869  mètres  cubes. 

2<»  Que  l'action  de  ces  48  becs  d'éclairage  jointe  à  celle  de 
la  ventilation  naturelle  que  continuait  à  produire  la  che- 
minée d*appel  sans  le  concours  du  chauffage,  a  suffi  pour 
assurer  l'évacuation  de  7235  mètres  cubes  par  heure. 

Sans  vouloir  déduire  de  ces  expériences,  faites  dans  des 
conditions  assez  peu  régulières,  des  conclusions  quant  au 
volume  d'air  dont  la  consommation  d'un  mètre  cube  de  gaz 
peut  déterminer  l'appel,  nous  ferons  cependant  observer 
que  la  consommation  de  e^-^^^ST  par  heure  a  élevé  la  tempé- 
rature dans  la  cheminée  de  I6^85,  et  le  volume  d'air  évacué 
par  heure  de  6160  à  11869  mètres  cubes.  La  différence,  égale 
à  5709  mètres  cubes,  est  donc  le  volume  dont  la  combustion 
des 6"«,37 a  détermmë l'appel,  ce  qui  revient  à 

2^i|_==896-« 
6,37 

d'air  appelé  par  mètre  cube  de  gaz  brûlé  ;  ce  qui,  eu  égard 
à  la  température  assez  modérée  à  laquelle  l'air  a  été  élevé, 
rentre  dans  les  limites  des  résultats  obtenus  précédemment. 
Le  mètre  cube  de  gaz  coûtant  à  la  ville  0',15,  il  s'ensuit 
qu'un  surcroît  de  ventilation  de  1000  mètres  cubes  par  heure 

exigerait  '^-  =  1"«,  1 1 6  de  gaz  et  coûterait  0',  167  à  la  ville* 

Si  nous  faisions  un  calcul  analogue  pour  le  cas  où  la  cha- 
leur développée  par  les  48  becs  de  gaz  avait  pour  seul  auxi- 
liaire l'action  de  l'aspiration  naturelle,  et  où  Ton  a  aussi  ob- 
tenu l'évacuation  de  723^  mètres  cubes  d'air  avec  une  con- 
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sommation  de  e'^'^S?  par  heure,  nous  Irouverions  que,  dans 
ces  conditions,  le  Yolume  d*air  évacué  par  mètre  cube  de 
gaz  brûlé  a  été  égal  à 

6,37. 

et  qu'ainsi  l'évacuation  de  1000  mètres  cubes  n'exigerait  que  la 
combustion  de  0°"«,881  et  ne  coûterait  à  la  ville  que  0',132. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  estimations,  dont  les  résultats  sont, 
sans  doute  par  suite  des  dispositions  locales,  plus  favorables 
que  d'autres  que  nous  allons  faire  connaître,  ou  voit  que 
la  difGculté  particulière  relative  aux  variations  considérables 
des  besoins  de  ventilation  dans  les  salles  d'audience  des  tri- 
bunaux et  dans  beaucoup  d'autres  cas  analogues,  peut  être 
facilement  résolue  par  l'installation  d'un  nombre  assez  limité 
de  becs  de  gaz  dans  les  cheminées  générales  d'évacuation. 
Des  mesures  d'ordre,  faciles  à  indiquer,  feraient  connaître 
le  moment  où  l'on  devrait  recourir  à  ce  moyen  auxiliaire  de 
ventilation. 

223.  Expériences  faites  à  Vhôpxtàl  Lariboisière.  —  Les  résul- 
tats favorables  de  ces  premières  expériences  m'ayant  engagé 
à  les  répéter  sur  un  autre  établissement,  la  commission 
chargée  de  l'examen  des  projets  de  chauffage  et  de  ventila- 
tion des  théâtres  de  la  place  du  ChÂtelet  a  obtenu,  sur  ma 
proposition,  de  M.  le  directeur  de  l'assistmce  publique,  l'in- 
stallation d'un  certain  nombre  de  becs  d'éclairage  dans  les 
cheminées  de  deux  des  pavillons  de  l'hôpital  Lariboisière, 
dont  l'un,  le  pavillon  n"*  4 ,  est  chauffé  par  circulation  de  va- 
peur et  ventilé  par  insufflation,  et  l'autre,  n"*  3,  est  chauffé 
par  circulation  d'eau  et  ventilé  par  aspiration. 

Je  vais  faire  connaître  les  résultats  de  ces  deux  séries  de 
recherches. 

La  cheminée  d'évacuation  générale  de  l'air  dans  le  pavil- 
lon n"*  4  del'hûpital  Lariboisière  est  en  zinc,  sans  aucun  revê- 
tement intérieur  ou  extérieur  en  maçonnerie.  Elle  a  l">,30 
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.  de  diamètre  et  une  hauteur  de  2^,20  seulement  au-dessus  du 
faite  de  la  toiture,  ce  qui  n'est  pas,  à  beaucoup  près,  suffisant 
pour  utiliser  les  effets  de  la  chaleur.  Cette  cheminée  en  zine 
a  de  plus  le  grave  inconvénient  de  permettre  le  refroidisse- 
ment de  l'air  qui  la  traverse  l'hiver,  de  sorte  qu'à  sa  sortie  l'air 
y  est  presque  toujours  à  une  température  de  7,  S  et  9* au-des- 
sous de  celle  qu'il  avait  dans  les  salles,  et  qu'au  lieu  de  faci- 
Uter  l'appel  elle  lui  crée  ainsi  une  résistance. 

Les  be<&  de  gaz  y  ont  été  disposés  à  hauteur  du  faite  de 
la  toiture,  sur  qualret  conduits  circulaires  oonc^triques  des 
dianèlres  de 

0«,20;    0~,46;    (rj2;    0»,98; 

sur  lesquels  on  a  placé  respectivement. 

5,    1  o;    1 6,    22  becs  ;  total  53  becs; 

que  l'on  pouvait  à  volonté  allumer  ou  éteindre  en  totalité  ou 
en  partie. 
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824.  Canséquenees  des  résultats  consignés  dai\s  le  tableau  pré- 
cédent. —  Les  résultats  des  expériences  que  l'on  vient  de  rap- 
porter, bien  que  favorables  à  remploi  du  gaz,  le  sont  beau- 
coup moins  que  ceux  des  observations  faites  au  palais  de 
•justice. 

On  voit  néanmoins  qu'alors  que  le  13  décembre  1860,  la 
machine  motrice  du  ventilateur  fonctionnant  à  70  tours  en 
r,  ou  le  ventilateur  à  280  tours,  le  volume  d'air  évacué  par  la 
cheminée  n'était  que  de  5512  mètres  cubes  par  heure  ou  de 
54  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  l'emploi  de  32  becs  de 
gaz  l'a  élevé  à  6422  mètres  cubes  par  heure,  ou  à  63  mètres 
cubes  par  heure  et  par  lit,  et  celui  de  53  becs  à  7066"  «  par 
heure,  ou  à  69"'%27  par  heure  et  par  lit,  et  que  le  15  dé- 
cembre, tandis  que  la  machine  motrice  fonctionnant  à  72 
tours  et  le  ventilateur  marchant  à  288  tours  en  T,  le  volume 
d'air  évacué  n'était  que  de  4835  mètres  cubes  par  heure,  ou 
de  47"»  S4  par  heure  et  par  Ut,  l'emploi  de  32  becs  de  gaz  l'a 
élevé  à  5781  mètres  cubes  par  heure  ou  à  56"  %66  par  heure 
et  par  lit,  et  celui  de  53  becs  à  6836  mètres  cubes  par  heure 
ou  à  67™  «,02  par  heure  et  par  lit. 

Si  l'influence  de  l'emploi  du  gaz,  quoique  très-notable,  a 
été  aussi  faible  dans  ce  pavillon,  il  y  a  sans  doute  lieu  de 
l'attribuer  au  peu  de  hauteur  de  la  cheminée  et  à  l'emploi 
du  zinc,  sans  aucun  préservatif  contre  le  refroidissement. 
La  première  cause  réduisait  effectivement  à  bien  peu  de 
chose  le  surcroît  d'activité  imprimé  au  tirage,  et  la  seconde 
en  atténuait  encore  l'effet,  en  permettant  à  l'air  de  se  refroi- 
dir rapidement,  puisque  cet  air,  qui  était  à  19*  dans  les  salles, 
n'avait  plus  que  13<»  dans  la  cheminée. 

28S.  Exemple  de  Futilité  des  becs  de  gaz  comme  moyen  auxi^ 
liaire  de  ventilation,  -r-  L'installation  provisoire  des  becs  de 
gaz  dans  la  cheminée  générale  d'évacuation  du  pavillon  n*  4 
de  l'hôpital  Lariboisière  nous  a  fourni  une  occasion  assez  re- 
marquable de  constater  l'utilité  de  ce  moyen  auxiliaire  pour 
des  cas  accidentels,  et  la  nécessité  de  ne  pas  abaisser  dans  les 
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hôpitaux  le  volume  d*air  à  extraire  des  salles  au-dessous  du 

chiffre  de  60  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit. 

Dans  le  courant  du  mois  de  février  1861,  le  nombre  des 

malades  reçus  dans  cet  hôpital  s*étant  beaucoup  augmenté, 

on  a  été  dans  la  nécessité  d'installer  dans  quelques-unes  des 

salles,  et  en  particulier  dans  celles  du  pavillon  n'>4,  des  lits 

supplémentaires,  de  sorte  que  dans  celles  du  premier  et  du 

second  étage,  le  nombre  des  lits  a  été  porté  de  32  à  42 

ou  44.  Dès  lors  la  ventilation  habituelle,  qui  n'est  en  moyenne 

que  de  60  mètres  cubes  au  plus  par  heure  et  par  lit,  quand 

32 
il  y  en  a  32,  s'est  trouvée  réduite  à  —  X60  =  45  mètres  eu- 

bes,  et  est  devenue  tout  à  fait  insuffisante.  Une  odeur  très- 
forte  et  très-désagréable  régnait  dans  cette  salle. 

Je  l'ai  constaté  à  diverses  reprises ,  les  malades  m'ont 
adressé  à  ce  sujet  plusieurs  fois  leurs  observations,  et  je  l'ai 
aussi  fait  observer  par  MM.  Tresca  et  Barrai,  qu'une  cir- 
constance accidentelle  avait  conduits  dans  le  voisinage.  Au 
dire  des  malades,  l'infection  était  surtout  très-forte  la  nuit, 
rai  prié  alors  M.  le  directeur  de  l'hôpital  de  faire  l'essai  d*un 
allumage  continu,  pendant  une  nuit,  des  53  becs  d'éclairage 
établis  dans  la  cheminée  générale  d'évacuation,  et  le  lende- 
main, quand  je  suis  venu  pour  reconnaître  l'influence  de  ce 
moyen  accessoire  de  ventilation,  j'ai  pu,  par  moi-même  et 
par  le  témoignage  des  malades,  constater  une  amélioration 
très-sensible  dans  la  salubrité  de  l'air. 

Le  volume  d'air  extrait  avec  le  concours  des  53  becs  de 
gaz  et  avec  l'action  du  ventilateur  ne  s'élevant,  comme  on 
l'a  vu,  qu'à  7250  mètres  cubes  par  heure,  et  le  nombre  de 
malades  étant  alors  de  120  environ  dans  ce  pavillon,  on  voit 
que  cette  ventilation  correspondait  à  60  mètres  cubes  d'air 
vicié  extrait  par  heure  et  par  lit,  et  que  si  elle  suffisait  pour 
entretenir  l'air  à  un  degré  acceptable  de  pureté,  le  volume 
de  45  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  correspondant  à  la  ven- 
tilation ordinaire  et  restreint  à  ce  dernier  chiffre  par  l'accrois* 
sèment  du  nombre  des  malades,  était  tout  à  fait  insufCsant. 
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Je  n'oserais  affirmer  que  le  grand  nombre  d'afféctioBS 
êrésipélateuses  qu\>n  a  observées  en  ce  moment  dans  ces 
payillons  fût  dû  à  TinsofOsance  de  la  ventilation  ;  mais  je  ne 
pourrais  m'empècher  de  regretter  que  rinstallation  provi- 
soire de  becs  de  gaz  qui  pouvait  être  utilisée  dans  ce  mo^ 
ment  fût  supprimée  après  de  pareils  essais,  qui  en  montrent 
tcmte  l'utilité  éventuelle. 


Fig.  39. 


S96;  Emploi  des  appareSs  d'Éclairage  des  appartements powy 
produire  la  ventilation.— le^  résultats  des  expériences  précé- 

dentesmontrent  tout  le  parti 
que  l'on  peut  tirer  des  appa- 
reils d'éclairage  pour  activer 
ou  produire  l'appel  et  l'éva- 
cuation de  l'air  des  lieux 
qu'on  se  propose  de  ventiler, 
mais  il  m'a  para  utile  de  con- 
stater par  une  expérience  di- 
recte, que  l'évacuation  ainsi 
produite  avait  pour  consé- 
quence immédiate  la  rentrée 
d'air  Aouveau  en  rem[riàcc- 
me^it'de  l'air  vicié  extrait, 
pourvu  que  Ton  prtf'des  dis- 
positions convenables. 

A  cet  effet  j'ai  fait  enlever 
les  ch&ssis  d'une  grande  fe- 
nêtre dMne  salle  à  manger 
et  j'ai  fait  remplir  Tembra- 
sure  de  cette  fenêtre  par  un 
coflTre  en  zinc  abcd^  partagé 
par  des  cloisons  verticales  eg 
en  trois  compartiments;  celui  du  milieu  offrait  vers  le  bas 
et  à  l'intérieur  de  la  pièce  une  ouverture  (  d^^appel  de  l'air 
à' évacuer,  et  vers  le  haut,  à  Textérieur,  un  orifice  d'évacua- 
tion {{.  Vers  le  milieu  de  la  hauteur  de  ce  compartiment 
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étaient  disposés  douze  becs  de  gaz,  devant  lesquels  régnait 
uBe  enveloppe  bombée  en  verre  mm;  servant  à. répandre 
dans  la  salle  la  lumière  développée  par  le  gaz. 

On  conçoit  facilement  que,  par  Teffet  de  la  chaleur  due  àla 
combustion  du  gaz,  il  se  faisait  par  ce  compartiment  central 
un  appel  de  Tair  intérieur  qui  s'édnppait  rasuiieaUiddiors. 
Quant  à  la  rentrée  de  Tair  nouveau,  elle  se  faisait  par  les 
deux  compartiments  latéraux,  qui  avaient  à  rextérieuri  vers 
le  bas,  des  ouvertures  d'introduction  de  Tair  nn  qui  permet- 
taient à  celui-ci  d'arriver  à  la  partie  supérieure  dans  un  com- 
partiment 00  cintré,  selonr.  la  fonne  de  la  fenêtre»  et  garni 
d'une  toile  métallique  sur  sa  face  intérieure,  ofTrant  ainsi  une 
ouverture  de  toute  la  largeur  de  la  fenêtre  et  de  0";20  envi- 
ron de  hauteur,  à  travers  laquelle  l'air  s'Introduisait  en  filets 
minces  dans  le  haut  de  la  pièce. 

A  l'aide  de  ces  dispositions,  qui  pourraient  d'ailleurs  être 
modifiées  et  rendues  d'une  installation  plus  facile,  il  a  été 
possible  de  produire  une  évacuation  et  une  rentrée  continue 
dl&ir. 

lies  résultats  observés  ont  présenté  d'assez  grandes  varia- 
tions, parce  que  dans  Id  journée  la  pression  du  gaz  dans  les 
conduits  de  la  ville  est  fhible  et  variable;  mais  la  moyenne 
générale  a  fait  voir  qu'avec  un  dispositif  de  ce  genre,  qui 
avait  douze  becs  et  développait  une  assez  grande  chaleur,  la 
combustion  d'un  mètre  cube  de  gaz  pouvait  produire  l'éva- 
cuation de  390  mètres  cubes  d'air  à  une  température  moyenne 
de  55*  et  subsidiairement  une  rentrée  de  400  à  440  mètres 
cubes  d'air  frais. 

Ces  volumes  sont  bien  inférieurs  à  ceux  que  nous  avons  ^ 
obtenus  avec  une  cheminée  droite  de  1 1  mètres  de  hauteur, 
et  dans  la  cheminée  du  cabinet  de  la  direction  du  Consenra- 
toire;  mais  on  sait  que  la  hauteur  des  cheminées  influe 
beaucoup  sur  l'énergie  des  appels,  et  de  plus  nous  avons  déjà 
annoncé  que  les  volumes  d'air  écoulés  par  appel  et  par  mètre 
cube  de  gaz  brûlé  étaient  d'autant  plus  grands  que  la  tem- 
pérature était  moindre. 
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Par  tous  ces  inoUfs,  le  Tolume  dVir  ëTacaë  par  mèlrecobe 
de  gaz  brûlé  a  été,  dans  ces  expériences»  très-inférieur  i 
celui  qui  aurait  pu  être  obtenu  si,-  par  exemple,  le  même 
nombre  de  becs  arait  été  réparti  soit  sur  plusieurs  conduits, 
soit  dans  un  conduit  d*une  plus*  grande  section  et  d*une  ma- 
tière moins  conductrice  de  la  cbaleur  que  le  zinc. 

Cependant»  malgré  ces  causes  d*inrériorité,  on  voit  que  le 
dispositif  employé  a  produit  par  mètre  cube  de  gaz  brûlé  : 

La  sortie 390  à  400  mètres  cubes, 

La  rentrée 400  à  440  mètres  cubes. 

Or  ces  Yolumes,  à  raison  même  de  30  mètres  cubes  par 
heure  et  par  personne»  sufliraient  pour  une  réunion  de  18 
à  15  personnes,  et  pour  une  soirée  de  4  à  5  heures  ne  coûte- 
raient que  f ',20  à  l',50. 

Si  enfin,  au  lieu  d*un  simple  appareil  d'essai,  on  disposait 
les  becs  d'éclairage  dans  des  enveloppes  d'une  certaine  élé- 
gance convenablement  ornées,  on  voit  que  l'on  pourrait,  sans 
éprouver  les  désagréments  de  l'odeur  et  en  utilisant  la  cba- 
leur incommode  de  l'éclairage  au  gaz,  profiter  de  sa  belle 
lumière  et  assainir  en  même  temps  les  lieux  de  nombreuses 
réunions. 

Il  suffira  sans  doute  de  Caire  connaître  les  résultats  des 
premières  expériences  que  nous  avons  pu  faire  pour  que  des 
entrepreneurs  intelligents  d'éclairage  s'occupent  d'en  tirer 
parti. 


CHAPITRE  VI. 

EXAMEN  COMPARATIF  DES  DIVERS  SYSTÈMES 
EMPLOYÉS  EN  FRANCE,  D* APRÈS  LES  RÉSUL- 
TATS DES  EXPÉRIENCES. 

887.  Les  opinions  ont  été  dans  ces  dernières  années  sur- 
tout ,  fort  partagées  en  France  sur  la  préférence  que,  pour 
obtenir  une  ventilation  à  la  fois  assurée  et  économique,  il 
convient  d'accorder  aux  systèmes  qui  procèdent  par  aspira- 
tion ou  à  ceux  qui  opèrent  par  insufflation.  En  Angleterre, 
comme  on  a  pu  le  voir  par  les  renseignements  que  nous  y 
avons  recueillis  récemment,  et  dont  nous  avons  donné  une 
analyse  détaillée  dans  Flntroduction,  Ton  a  depuis  longtemps 
abandonné  le  système  de  l'insufllalion  pour  les  grands  éta- 
blissements. 

Je  me  propose  dans  cette  partie  de  mes  études  sur  la  ven- 
tilation, de  discuter  la  question  de  la  préférence  à  accorder 
à  Fun  ou  à  l'autre  de  ces  systèmes,  en  me  fondant  principa- 
lement sur  les  résultats  des  expériences  qui  ont  été  faites  par 
divers  observateurs  et  de  celles  que  j'ai  pu  moi- même  faire 
exécuter. 

Quelques  considérations  générales  ne  seront  cependant  pas 
superflues  pour  bien  préciser  la  question  et  pour  indiquer 
les  différences  essentielles  dans  les  effets  que  produisent  les 
deux  systèmes. 

Celui  où  l'on  procède  par  refoulement,  par  insufflation  de 
l'air  nouveau  dans  les  lieux  que  l'on  veut  assainir,  exige  né- 
cessairement l'emploi  d'appareils  mécaniques,  qui  sont 
presque  toujours  des  ventilateurs  de  diverses  formes,  et  l'ac- 
tion seule  de  la  chaleur  n'est,  en  général,  considérée  que 
comme  un  auxiliaire  dont  on  néglige  beaucoup  trop  le  con- 
cours, et  non  comme  l'agent  principal  de  la  ventilation. 

Dans  le  système  de  l'aspiration,  au  contraire,  l'action  di- 
recte de  la  chaleur  est  presque  toujours,  pour  les  lieux 
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habités,  Tagent  principal  qui  produit  TeOet  désiré;  mais  rien 
ne  s*oppose  à  ce  que,  dans  des  orconslances  données  et  spé- 
ciales, cette  action  ne  soit  aidée  par  celle  d*un  agent  méca- 
nique qui  ne  devient  alors  que  rauxîliaire. 

Dans  certains  cas,  cependant,  Taspiration  peut  être  sim- 
plement produite  par  des  moyens  mécaniques,  ainsi  que  cela 
se  fait  quand  il  s'agit  d*enleyer  ou  de  rejeter  au  dehors  des 
poussières,  comme  dans  les  tarares,  dans  les  appareils  à 
nettoyer  les  blés  et  les  autres  graines,  dans  les  aiguiseries  où 
Ton  appelle  au  dehors  la  poussière  des  meules.  Il  en  est  sou- 
vent encore  de  même  dans  certames  usines  où  il  peut  y  avoir 
des  inconvénients  à  allumer  des  foyers  d'appel. 

Enfin  en  ce  qui  concerne  les  hôpitaux  et  les  autres  lieux 
que  Ton  veut  À  la  fois  chauffer  et  yentiler,  le  mouvement  des 
appaceik  mécaniques  étant,  sauf  de  très-rares  exceptions, 
toujours  communiqué  par  nnc  machine  à  vapeur,  dont  le 
charbon,  et  par  conséquent  la  chaleur,  est  Fagent  motem*, 
on  peut  dire  en  général  que,  dans  tous  les  cas,  la  ventilation 
est  produite  par  la  chaleur  «eiiie. 

Cette  distinction  étant  établie,  il  y  a  lien  de  se  poser  tcfut 
d*abord  cette  question  dont  la  solution  nous  paraît  évidente, 
abstraction  faite  de  toute  considération  physique  ou  méca- 
nique. 

La  chaleur  étant  Tagent  qui  produit  la  ventilation,  convient* 
il  d'utiliser  son  action  directe  sur  l'air  pour  obtenir  l'effet 
désiré?  Ou  fant*il  employer,  comme  intermédiaires,  des 
organes  mécaniques  ou  des  appareils  plus  ou  moins  com- 
pliqués? 

Il  est  clair  que,  sll  y  a  moyen  d'atteindre  le  1)ut  proposé, 
de  produire  ki  ventilation  demandée  d'une  manière  régulière 
et  complète,  sans  recourir  à  des  appareils  qui  absorbent  une 
portion  plus  ou  moins  grande,  et  souvent  très-considérable, 
du  travail  moteur  développé  par  la  chaleur,  la  préférence  ne 
saurait  être  douteuse  et  que  dès  lors  le  système  où  le  mouve- 
ment de  l'air  est  produit  par  l'asphrition  que  provoquent  en 
certains  points  réchauffement  de  cet  air  et  la  dilatation  qui 
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en  est  la  conséquencei  doit  être  préféré  à  celui  de  Hofiaf- 
flatioDy  qui  exige  nécessairement  des  appareils  mécaniques. 
Mais  est-il  toujours  et  dans  toutes  les  saisons,  possible  de 
produire  une  ventilation  sufGsante  par  le  seul  effet  de  Taspi- 
ration  directe  due  à  la  chaleur?  C'est  ce  que  nous  appren- 
dront bientôt  les  résultats  nombreux  et  variés  des  expériences 
exécutées  par  plusieurs  ingénieurs  dans  des  établissements 
civils  ou  militaires. 
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S&8  Effets  généraux  du  mmÂtmnentideTair  dans  des  tuywa.-^^ 
Avant  d'aller  plus  loin,  examinons  directement. quelques- 
Fig.  10.  unes  des  circonstances  physiques  qui  se 

produisent  dans  Taspiration  et  dans  le  re- 
foulement de  l'air,  parce  qu'elles  pourront 
nous  aider  à  comprendre  certains  résultats 
d'expérience  en  apparence  assez  singu- 
liers. 

Considérons  un  tuyau  ÂBCD,  que  nous 
supposerons  en  tôle  et  formé  de  diverses 
parties  assemblées  en  ah^  cd,  e^...  ik,  et 
dans  lequel  l'air  est  aspiré  du  côté  de  son 
extrémité  CD.  Puisqu'il  y  a  aspiration  dans 
ce  tuyau,  il  est  dair  que  la  pression  est 
moindre  à  Tiotérieur  qu'à  l'extérieur  :  par 
conséquent,  par  toutes  les  ouvertures  que 
peuvent  offrir  les  joints,  il  se  fera  des  ren- 
trées d'air  plus  ou  moins  grandes  et  le  vo- 
lume d'air  qui  passe  dans  la  section  qui 
suit  un  joint,  dans  celle  n*  1  par  exemple, 
se  compose  du  volume  qui  est  passé  dans 
la  section  qui  précède  ce  joint,  augmenté 
du  volume  de  Vair  qui  est  passé  par  le  joint,  et  comme  la 
densité  ne  varie  pas  sensiblement  dans  la  longueur  du  tuyau, 
il  s'ensuit  nécessairement  que  la  vitesse  va  en  s'accélérant 
depuis  l'origine  AB  du  tuyau  jusqu'à  son  extrémité  CD. 

Donc  aossi  :  r  Tout  corps,  toute  poussière  qui  aucai  été  en- 
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traîné  par  l'air  à  l'origine  du  tuyau,  ne  s*y  arrêtera  pas  et 
sortira  par  Tautre  extrémité. 

2"  Dans  la  ventilation  par  aspiration,  le  mouvement  s'accé- 
lère de  proche  en  proche,  quand  il  n'y  a  pas,  dans  les  dimen- 
sions et  dans  les  contours  des  passages,  des  causes  qui  s*y 
opposent. 

3'  L'air  rentrant  avec  une  certaine  force  vive,  il  en  résultera 
un  travail  moteur  qui  viendra  en  déduction  de  celui  qui  a  é(é 
employé  à  produire  l'aspiration  à  l'origine  CD  du  tuyau. 

C'est  par  ce  motif  que  presque  tous  les  appareils  destinés  à 
enlever»  à  entraîner  des  poussières 'plus  ou  moins  lourdes 
procèdent  par  aspiration  et  non  par  insufflation. 

A  l'inverse,  voyons  ce  qui  se  passe  dans  un  tuyau  semblable 
au  précédent,  mais  dans  lequel  l'air  serait  refoulé  à  son  ori- 
gine par  un  moyen  mécanique  quelconque. 

U  est  d'abord  évident  que  vers  l'origine  du  tuyau,  puisque 
l'air  extérieur  qui  a  traversé  la  section  AB  y  est  refoulé,  la 
pression  de  cet  air  est  supérieure  à  celle  qui  a  lieu  autour  de 
ce  tuyau  :  donc  au  passage  de  cet  air  devant  un  joint,  ou  de- 
vant un  oriGce,  pour  peu  que  la  disposition  du  passage  soit 
favorable,  une  certaine  quantité  d'air  s'échappera,  et  par 
conséquent  le  volume  d'air  qui  passera  au  delà  du  joint  dans 
le  tuyau,  sera  inférieur  à  celui  qui  avait  été  refoulé  en  amont 
et  au-dessus  du  joint,  de  tout  le  volume  de  l'air  qui  se  sera 
échappé  par  ce  joint  :  par  conséquent  aussi,  la  pression  va- 
riant d'ailleurs  assez  peu  dans  le  tuyau,  excepté  à  une  cer- 
taine distance  de  son  extrémité,  le  volume  d'air  qui  passera 
par  chaque  section  et  la  vitesse  dont  il  est  animé  iront  sans 
cesse  en  diminuant. 

Ces  considérations  directes  ont  été  complètement  vérifiées 
à  l'occasion  des  expériences  que  j'ai  fait  exécuter  sur  divers 
ventilateurs  en  1861,  et  qui  ont  été  publiées  dans  les  Annales 
du  Conservatoire  des  arts  et  métiers  (n*  6,  septembre  1861). 

Donq:  l"»  Si  la  vitesse  à  l'entrée  du  tuyau  n*est  qu'à  peu 
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près  suffisante  pour  entraîner  les  poussières  que  l'on  veut 
enlever,  il  arrivera  souvent  qu'une  partie  de  ces  poussières 
se  déposera  dans  le  tuyau,  en  quantité  d'autant  plus  grande 
qu'elles  se  rapprocheront  davantage  de  son  extrémité  de 
sortie. 

2''  Dans  la  ventilation  par  insufflation,  le  mouvement  se 
retarde  de  proche  en  proche,  abstraction  faite  même. des 
pertes  de  force  vive  que  peuvent  y  occasionner  les  change- 
ments de  section  et  de  direction  des  conduites. 

3^"  L'air  sortant  à  Textérieur  par  les  joints,  étant  animé 
d'une  certaine  vitesse;  emporte  avec  lui  la  force  vive  qui  lui 
a  été  communiquée  et  dissipe  ainsi  en  pure  perte  une  partie 
du  travail  moteur  dépensé. 

Donc,  en  résumé,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  la  venti- 
lation par  appel  doit  dépenser  moins  de  force  motrice  que  la 
ventilation  par  insufflation,  abstraction  faite  de  la  dépense 
de  puissance  motrice  occasionnée  par  les  appareils  méca- 
niques que  ce  diernier  système  doit  nécessairement  em- 
ployer. 

Enfin,  on  sait  qu'il  n'est,  pour  ainsi  dire,  pas  possible  de 
faire  des  enveloppes  qui  conservent  l'air  ou  les  gaz  com- 
primés et  qui  ne  donnent  pas  lieu  à  des  pertes  considérables 
quoique  insensibles  en  chaque  point  de  leur  surface.  Les  con- 
duites ou  les  réservoirs  métalliques,  les  maçonneries  le  mieux 
faites,  cimentées  et  enduites  avec  le  plus  de  soin ,  laissent 
échapper  l'air  et  les  gaz.  Il  suffit,  pour  le  reconnaître,  de 
jeter  les  yeux  sur  le  sous-sol  des  villes  éclairées  au  gaz,  qui 
circule  dans  des  tuyaux  bitumés  et  bien  jointoyés.  Les  com- 
pagnies d'éclairage  au  gaz  savent  ce  que  ces  fuites  leur  occa- 
sionnent de  pertes.  Je  pourrais  citer  l'exemple  d'un  réservoir 
d'air  en  maçonnerie  hydraulique  avec  enduit  de  ciment, 
destiné  à  être  placé  entre  une  puissante  machine  soufflante 
et  des  hauts  fourneaux,  et  que  des  ingénieurs  habiles,  grands 
partisans  du  système  de  l'insufflation,  n'ont,  d'après  ce  que 
VENT.  I.  23 
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m^a  dit  rtin  d*eax,  jamais  pn  rendre  étanche.  On  voit  enfin 
toasies  jours  des  ballons  en  caoutchouc  remplis  de  gaz  hy- 
drogène carboné  se  désenfler  en  peu  de  temps  et  les  exem- 
ples pourraient  se  multiplier  à  Tinfini.  H  y  a  donc  plas  d'une 
raison  pour  être  convaincu  de  la  difficulté  d'éviter  des  pertes 
considérables  d*air  dans  des  conduites  d'une  grande  étendue, 
où  il  est  refoulé.  Mais  avant  d'arriver  à  des  faits  analogues 
relatifs  à  la  ventilation  des  lieux  habités,  il  ne  sera  pas  inu- 
tile, ni  hors  de  propos,  d'en  citer  un  exemple  authentique  et 
bien  remarquable,  qui  est  décrit  dans  la  Sidérolechnîe  d'Has- 
senfratz  avec  une  naïveté  qui  prouve  que  ce  physicien  dis- 
tingué  était  peu  familiarisé  avec  les  lois  de  la  mécanique. 
Nous  citons  trxtuelicment  : 

280.  Extrait  de  la  Sidérotechnie  (THassmfratz*.^^  Une 
expérience  extrêmement  curieuse,  faîte  par  M.  Wiikinson,  a 
prouvé  que  l'air  ne  peut  être  transporté  par  des  tuyaux  qu'à 
une  dislance  limitée,  au  delà  de  laquelle  il  est  impossible  de 
le  faire  parvenir,  quelle  que  soit  la  compression  que  Ton 
exerce  sur  lui**. 

«  Ce  célèbre  maître  de  forges  avait  imaginé  de  fournir  le 
vent  à  un  haut  fourneau  en  se  servant  de  l'eau  d'un  ruisseau 
qui  en  était  éloigné  de  5000  pieds  (soit  1525").  Dans  ce  des- 
sein, il  fît  construire  une  grande  roue  à  chute  supérieure;  il 
établit  une  machine  soufflante  dont  les  pistons  étaient  mus 
par  cette  roue  ;  enfin  il  plaça  une  suite  de  tuyaux  de  conduite, 
disposés  en  ligne  droite,  pour  porter  l'eau  de  la  machine  au 
haut  fourneau  :  ces  tuyaux  étaient  en  fonte  de  fer  et  leur  dia- 
mètre intéi'ieur  était  de  12  pouces  (soit  0",325). 

«  Quand  toutes  ces  constructions  furent  ache\'ées  et  qu'on 
eut  mis  la  première  fois  l'eau  sur  la  Toue,  ce  fut  un  grand 
^ojet  de  surprise  pour  tous  les  assistants  de  voir  que  l'air 


*  Page  103,  2«vol. 

''*  Cette  coDclusioB«b4oltie  ne  saurait  6tre  exacte.  L'Autear  aurait  dû  dire: 
avec  une  machine  d'une  force  donnée  et  au  moyen  de  tuyaux  de  conduite 
^^on  diamètre  donné. 
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comprimé  s'échappait  avec  vitesse  par  toutes  les  plus  petites 
ouvertures  et  avec  une  force  extrême  par  la  soupape  de  sû- 
reté, tandis  que  près  du  fourneau,  une  lumière  exposée  à 
l'autre  extrémité  des  tuyaux  de  conduite^  n'indiquai!  pas  le 
plus  petit  mouvement  dans  l'air.  On  boucha  alors  avec  soin 
toutes  les  jointures,  on  chargea  peu  à  peu  la  soupape  de 
sûreté,  jusqu'à  ce  que  l'air  comprimé  ne  pût  )a  soulever;  et 
la  roue,  malgré  une  grande  affluence  d'eau ,  ralentit  ell«- 
môme  son  mouvement  et  finit  par  s'arrêter  tout  à  fait. 
Quoique  l'air  fût  ainsi  comprimé  à  un  tel  de^ré  que  sa  force 
élastique  fit  équilibre  à  toute  la  puissance  motrice,  on  n'a- 
perçut pas  le  plus  léger  sourflc  à  l'extrémité  des  tuyaux  de 
conduite.  L'idée  la  plus  naturelle  qui  se  présenta  fut  que  les 
tuyaux  étaient  obstrués  en  quelque  endroit,  et,  pour  s'en 
assurer,  on  mit  un  chat  à  l'embouchure  des  tuyaux,  près  de 
la  machine,  et  on  lui  ferma  l'issue  par  cette  extrémité  :  peu 
de  temps  après  cet  animal  sortit,  sain  et  sauf,  par  fautre 
bout,  d'où  l'on  avait  enlevé  la  buse  et  il  avait  ainsi  parcouru, 
sans  aucun  obstacle,  toute  la  longueur  des  tuyaux  de  con- 
duite. On  soupçonna  dès  lors,  pour  la  première  fois,  que  la 
longueur  du  tuyau  pouvait  bien  être  la  cause,  jusqu'ici  in- 
connue, de  ce  phénomène  singulier,  et,  pour  s'en  convaincre, 
M.  Wilkinson  fit  percer  des  trous  de  30  pieds  en  30  pieds 
dans  le  tuyau  de  conduite,  en  commençant  par  l'extrémité  la 
plus  éloignée.  Quand  on  vint  à  percer  le  tuyau  à  la  distance 
de  600  pieds  de  la  machine,  im  léger  courant  d'air  se  fit 
^ntir  et  il  augmenta  successivement,  à  mesure  que  les  trous 
étaient  plus  rapprochés,  etc.  » 

Sans  tirer  de  cette  observation  dernière  des  conclusions 
aussi  absolues  que  celles  de  l'auteur,  j'ai  cru  devoir  la  citer, 
pour  montrer  que  le  mouvement  de  l'air  dans  des  tuyaux 
d'une  grande  longueur  peut  donner  lieu  &  des  pertes  de 
pression,  à  des  fuites  difliciles  à  constater,  qui  diminuent 
considérablement  le  débit  sur  lequel  ou  croirait  pouvoir 
compter,  d'après  des  observations  faites  avec  des  anémo- 
mètres  ou  d'autres  appareils  h  l'origine  des  conduites. 
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230.  Examen  des  résultats  d* expériences.  —  Après  ces  pré- 
liminaireSy  un  peu  longs  sans  doute,  mais  qui  m'ont  paru 
nécessaires,  passons  à  l'examen  et  &  la  discussion  des  ré- 
sultats des  expériences  faites  par  divers  observateurs  et  de 
celles  qui  ont  été  plus  récemment  exécutées  par  mes  soins. 
Quelque  plausibles,  quelque  fondés  que  soient  les  raisonne- 
ments dans  rétude  des  questions  de  physique  mécanique,  on 
ne  saurait  trop  en  effet  s'attacher  à  consulter  l'expérience, 
car  elle  seule  donne  la  mesure  des  résultats  obtenus,  qui  sont 
souvent  loin  de  répondre  aux  idées  que  le  raisonnement  avait 
fait  concevoir. 

Ventilation  par  insufflation.  —  Hospice  Lariboisiôre. 

S5I.  Description  des  appareils.  —  Les  trois  pavillons  de  cet 
hôpital,  qui  sont  destinés  aux  hommes,  sont  chauffés  par  la 
vapeur  qui  circule  dans  des  conduits  ménagés  dans  l'épais- 
seur des  planchers  et  dans  des  poêles  contenant  une  certaine 
quantité  d'eau.  Des  tuyaux  verticaux  ouverts  par  les  deux 
extrémités  traversent  ces  poêles  et  établissent  entre  le  conduit 
d'arrivée  d*air,  passant  sous  le  plancher  dans  l'axe  et  Tinté- 
rieur  des  salles,  une  communication  qui  permet  à  cet  air  de 
s'échauffer  avant  d'y  pénétrer.  Ce  système  constitue  le  chauf- 
fage mixte  par  la  vapeur  et  par  l'eau,  proposé  par  M.  Grou- 
velle  et  appliqué  par  lui  dans  divers  établissements. 

La  vapeur  employée  à  ce  chauffage  est  fournie  en  partie 
par  l'échappement  de  la  machine  motrice  qui  conduit  le  ven- 
tilateur dont  il  sera  parlé  plus  loin ,  et  en  partie  par  les 
chaudières  AA  (pi.  IV)  établies  pour  le  service  des  ma- 
chines et  de  la  buanderie  de  l'hôpital.  Quoique  cette  vapeur 
soit  produite  dans  les  chaudières  et  agisse  dans  la  machine  & 
la  pression  de  cinq  atmosphères  environ;  elle  n'arrive  dans 
les  poêles  des  salles  qu'à  une  pression  beaucoup  plus  faible, 
de  sorte  que,  sous  ce  rapport,  il  n'y  a  pas  d'accidents  à  crain- 
dre ;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'effet  des  condensa- 
tions, qui,  le  matin,  lors  de  la  remise  en  activité  du  cbauf- 
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fage,  produit  un  bruit  inquiétant  pour  les  malades  et  peut 
donner  lieu  à  des  accidents.  Par  une  cause  peu  connue  en- 
core plusieurs  de  ces  poêles  ont  écla4é  à  diverses  époques. 

Le  principal  tuyau  de  Tapeur  (pi.  lY  et  Y)  parcourt  toute  la 
longueur  de  la  galerie  souterraine ,  qui  règne  devant  les 
pavillons/  sous  les  promenoirs,  et  fournit  par  des  branche- 
ments la  vapeur  aux  diverses  parties  de  rétablissement,  qui 
doivent  être  chauffées  par  ce  moyen.  Les  tuyaux  de  retour 
d'eau  ramènent  par  la  même  voie  le  liquide  condensé  à  des 
réservoirs  placés  près  des  chaudières  (V.  pK  III). 

Deux  machines  à  vapeur  et  deux  ventilateurs  sont  éta- 
blis en  D,  D  (pi.  III) ,  et  sont  destinés  à  fonctionner  iso- 
lément en  temps  ordinaire,  ou  simultanément  en  temps  d'é- 
pidémie. La  chambre  où  sont  contenues  ces  machines  doit 
être  habituellement  fermée,  et  l'air  appelé  par  le  ventilateur 
y  descend  par  une  cheminée  G,  établie  dans  l'un  des  angles 
de  la  tour  du  clocher  de  la  chapelle. 

Le  ventilateur  refoule  cet  air  dans  un  grand  tuyau  en  tôle  F 
(pi.  V)  ayant  1-.143  de  diamètre  intérieur  ou  environ,  1  mè- 
tre carré  de  section  à  son  origine  et  qui  est  suspendu  à  la 
voûte  de  la  grande  galerie  souterraine.  Sur  ce  tuyau,  qu'on 
nomme  Tarière  principale  de  ventilation,  s'embranchent 
perpendiculairement  trois  grands  conduits  FPT  (pi.  IV)  qui 
s'étendent  sur  toute  la  longueur  des  trois  pavillons  auxquels 
ils  sont  destinés  à  distribuer  l'air  nouveau. 

Outre  CCS  branchements  il  y  en  a  trois  autres  FFF'  qui 
conduisent  l'air  dans  les  réfectoires  du  rez-de-chaussée. 

Dans  les  caves  et  sur  chacun  des  branchements  F'  s'élèvent 
quatre  tuyaux  verticaux  ccc  destinés  à  fournir  l'air  aux  salles 
du  rez-de-chaussée,  et  vers  chaque  extrémité  de  ces  caves 
les  mêmes  branchements  F  se  bifurquent  en  deux  autres  DD, 
qui  dirigent  l'air  dans  des  conduits  eu  maçonnerie  EE  établis 
dans  l'épaisseur  des  murs  de  refend  et  qui  doivent  le  mener 
aux  étages  supérieurs. 

Au  premier  et  au  deuxième  étage  (PI.  lY)  deux  de  ces 
cheminées,  vers  chaque  extrémité,  débouchent  dans  des 
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carneanx  borizontaox  HH,  ménagés  daus  Tépaissear  du  pkiK 
cher,  et  chacan  de  ces  quatre  carneaux  doit  alimenter  f  air 
l'un  des  quatre  poêles  PP  de  la  saHe,  en  le  versant  dans  nn 
carneau  central  II,  établi  dans  Taxe  de  la  saUe.  Les  disposi- 
tions indiquées  planche  lY  montrent  que  chaque  poêle  a  ainsi 
son  alimentation  particulière. 

Le  carneau  principal  II,  qui  règne  dans  toute  retendue  des 
salles,  est  recoufert  de  plaques  en  Ibnte  jointives  et  reçoit 
dans  son  intérieur  le  tuyau  d'arrivée  de  tapeur  et  celui  de 
retour  d'eau,  de  sorte  que  Tair  avant  d'arriver  aux  poêles  PP 
est  déjà  un  peu  échauffé. 

Pour  régulariser  la  distribution  de  Tair  entre  tous  ces 
branchements  généraux  ou  partiels,  chacun  d'eux  porte  vers 
son  origine  un  registre  ou  papillon  que  Ton  ouvi-e  au  degré 
convenable,  ce  qui,  à  chaque  passage,  donne  lieu  à  nn  étran- 
glement de  la  veine  fluide  et  par  conséquent  à  une  perte  de 
force  vive. 

Des  dispositions  analogues  et  qu'il  est  inutile  de  décrire, 
assurent  la  répartition  de  Tair  dans  les  déi^endances  de 
chaque  salle. 

Pour  l'évacuation  de  l'air  vidé,  des  conduits  verticaux 
isolés,  de  0",20  sur  0",20  (PI.  IVet  V),  sont  ménagés  dans 
l'épaisseur  des  trumeaux  des  murs  de  face,  au  nombre  d'un 
pour  deux  lits  et  pour  chaque  étage;  de  sorte  que  les  tru- 
meaux du  deuxième  étage  sont  traversés  par  trois  de  ces 
conduits.  Dans  les  combles,  le  long  de  chaque  mur  de  face  et 
dans  l'angle  des  longs  pans  de  la  toiUire,  sont  établis  deux 
conduits  collecteurs  horizontaux,  dans  lesquels  débouchent 
tous  les  conduits  verticaux  d'évacuation  et  qui  dirigent  Fair 
vicié  vers  deux  autres  conduits,  inclinés  selon  la  pente  du 
toit,  placés  au  milieu  de  la  longueur  du  pavillon  lesquels 
amènent  cet  air  à  la  base  d'une  cheminée  en  tôle  de  îr^ZO 
de  hauteur,  sans  garniture  intérieure  ou  extérieure  en  ma- 
çonnerie qui  la  mette  à  l'abri  du  refroidissement. 

Cette  disposition,  qui  n'isole  pas  assez  les  uns  des  autres  les 
conduits  d'évacuation  des  différents  tnmieaux,  a  de  plus 
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riiicoavénient  de  permettre  le  refroidissement  des  conduits 
horizontaux  placés  sous  les  longs  pans,  d*eu  rendre  la  visite 
difficile,  et  surtout  celui  de  donner  lieu  Thiver  à  un  reiroi** 
dissement  considérable  de  l'air  évacué»  comme  on  le  verra 
par  les  observations  que  nous  ferons  comiatlre  plu»,  loin. 

Telle  ésU  dans  son  ensemble  général^  la  disposition  donnée 
aux  appareils  de  chauffage  par  la.  vapeur  et  par  Teau  et  de 
ventilation  par  insufflation,  établis  4  riau&pital  LaidbaisièrQ 
par  MM.  Thomas  et  Laurens. 

•  •  832.  Résultats  des  expériences  faites  sur  la  ventilation  par 
insufflation  a  Vhôpital  Lariboisière.  —  Des  expériences  nom- 
breuses ont  été  exécutées  dans  ces  dernières  années  par 
plusieurs  observateurs ,  et  une  partie  de  ces  travaux  a  été 
publiée;  une  autre,  inédite,  m'a  été  communiquée  comme 
document  propre  à  éclairer  une  commission  dont  j'étais  le 
rapporteur.  Plus  tard  j'ai  fait  exécuter  moi-même  d'autres 
expériences  dont  j'ai  publié  en  partie  les  résultats  dans  les 
Annales  du  Conservatoire  *.  C'est  cet  ensemble  d'observations 
que  je  me  propose  d'analyser  et  de  discuter  ici,  en  exami- 
nant les  principales  questions  qui  peuvent  se  présenter  dans 
l'ordre  naturel  qu'indique  la  marche  de  l'air  depuis  son  en- 
trée jusqu'à  son  évacuation. 

135.  Quantité  dfair  nouveau  fournie  par  la  cheminée  d^appel. 
—  La  première  question  qui  se  présente  est  celle  de  la  quan- 
tité d*aîr  fournie  parla  grande  cheminée  d'appel  établie  dans 
le  clocher. 

Lors  de  l'établissement  des^appareils  de  chauflage  de  ven- 
tilation par  insufflation  à  l'hôpital  Lariboisière,  on  a  beau- 
coup insisté  sur  les  avantages  qu'il  y  aurait,  tant  sous  le 
rapport  de  la  salubrité  de  l'air  en  tout  temps  que  sous  cehii 
de  8»  fraîcheur  relative  en  été,  i  le  prendre  à  une  grande 
hauteur  dans  l'atmosphère,  et  à  cet  effet  on  a  établi  dans  le 

♦  Avra  1861. 
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clocher  central  de  l'hôpital  une  grande  cheminée  d'appel  de 
25  mètres  environ  de  hauteur.  Celte  disposition  était  déjà 
depuis  plusieurs  années  en  usage  à  Londres  pour  amener  de 
Tair  par  aspiration  dans  les  salles  du  parlement;  elle  a  été 
plus  récemment  employée  à  l'hôpital  de  Guy  de  la  même 
Tille,  et  depuis  bien  des  années  la  Tcntilation  des  mines  se 
fait  d'une  manière  analogue  par  l'appel  que  des  puits  d'éva- 
cuation, où  l'on  établit  un  foyer,  exercent  sur  un  puits  d'ali- 
mentation. 

Quoi  qu'il  en  soil,  l'air  appelé  par  les  ventilateurs  devait, 
dans  cet  ordre  d'idées,  être  exclusivement  fourni,  par  la  che- 
minée d'appel  ;  mais  comme  la  chambre  des  machines  où  ces 
appareils  sont  installés  a  deux  portes  souvent  ouvertes,  dont 
l'une,  n"*  1,  conduit  aux  pompes  et  aux  chaudières,  et  l'autre, 
n^"  2,  dite  porte  de  la  communauté,  établit  une  communica- 
tion directe  avec  la  grande  galerie  souterraine  de  ceinture,  il 
en  résulte  des  entrées  d'air  venant  de  ces  espaces  dans  la 
chambre  des  ventilateurs,  ce  qui  diminue  la  proportion  de 
l'air  venu  des  parties  supérieures  de  l'atmosphère,  outre  qu'à 
certaines  époques  de  Tannée  le  contact  des  machines  et  le 
voisinage  des  chaudières  échauffent  notablement  cet  air  avant 
son  introduction  Sans  les  conduits. 

Il  était  donc  convenable  de  déterminer  l'effet  de  ces  cir- 
constances locales.  C'est  dans  ce  but  que  H.  Grassi  d'une 
part,  et  M.  E.  Trélat  de  l'autre,  et  plus  tard  MM.  Leblanc  et 
Ser,  ont  entrepris  des  expériences  dont  les  résultats  peuvent 
se  résumer  ainsi  qu'il  suit  : 

934.  Expériences  de  M.  Grassi,  —  1*  Toutes  les  portes  et 
les  fenêtres  de  la  chambre  aux  machines  étant  fermées,  le 
volume  de  l'air  *  qui  passe  par  le  tuyau  porte-vent,  ou  artère 
principale,  étant  représenté  par  1,00,  celui  qui  arrive  par  la 


*  Annales  d'hygiène,  tome  VI,  pag«  121,  ou  Thèse  de  M.   Cmsc, 
page  65. 
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cheminée  d*appel  est  0,562,  celui  qui  arrive  par  les  ouvertu- 
res accidentelles  ou  venant  des  caves  est  0,438; 

2*  La  porte  n""  1  étant  seule  ouverte,  le  volume  qui  passe 
par  la  cheminée  n'est  plus  que  0,229,  et  celui  qui  vient  des 
caTcs  est  0,771  du  volume  tolal. 

Dans  ces  expériences,  on  n'a  fait  marcher  qu*une  machine 
et  un  ventilateur. 

L'auteur  en  conclut  <  qu'elles  démontrent  que  tout  l'air 
qui  circule  dans  le  tuyau  porte-vent,  et  qui  est  envoyé  aux 
salles,  n'est  pas  pris  intégralement  à  la  partie  supérieure  du 
clocher,  et  que  près  de  la  moitié  est  puisée  directement  dans 
les  caves,  en  se  plaçant  dans  les  circonstances  les  plus  favo- 
rables, c'est-à-dire  quand  toutes  les  portes  sont  fermées.  » 

Outre  que  cet  air  pris  dans  les  caves,  dans  le  voisinage  des 
chaudières,  n'est  pas  aussi  pur  qu'on  pourrait  le  désirer, 
l'auteur  signale  avec  raison  c  l'efTet  du  courant  d'air  rapide 
qui  se  produit  vers  les  ventilateurs  et  qui  entraîne  avec  lui 
une  poussière  fine  qui  est  transportée  à  une  grande  distance 
et  dont  on  retrouve  la  trace  dans  le  promenoir  qui  précède 
le  premier  pavillon.  » 

838.  Expériences  de  MM.  Trélat  et  H.  PéligoU —  Var  des  ex- 
périences analogues,  ces  ingénieurs  ont  trouvé  des  résultats 
qui  le^  ont  conduits  aux  conséquences  suivantes  : 

l^"  Toutes  les  portes  et  les  fenêtres  étant  fermées,  l'air  qui 
arrive  par  la  cheminée  est  les  0,63  de  celui  qui  est  envoyé 
par  le  ventilateur  dans  le  conduit  principal;  l'air  fourni  par 
les  ouvertures  accidentelles  en  est  les'o,37. 

S*  La  porte  des  chaudières  n""  1  étant  ouverte,  l'air  qui 
arrive  par  la  cheminée  est  les 0,34 

L'air  qui  est  fourni  par  les  ouvertures  accidentelles 

est  les. . . .»>  0,66 

du  tout 1 ,00 
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3«  La  porte  de  la  communauté  n*  2  étant  ouverte,  Pair 

qui  arrive  par  la  cheminée  est  les 0,43 

Tair  fourni  par  les  ouvertures  accidentelles  est  les.. . .  0,57 

du  tout -   UOO 

4vLes  deux  portes  étant  ouvertes,  l'adr  qui  snrÎYe  par  U 

cheminée  est  les 0,245 

et  celui  qui  affhie  par  les  ouvertures  accidentelles  est 

les 0,755 

du  volume  afQuent  total. 

236'.  Expériences  exécutées  en  1861  par  les  délégués  de  te 
commission  instiluèe  par  M,  le  préfet  de  la  Seine  pour  Vexamm 
des  divers  systèmes  de  chauffage  et  de  ventilation  employés  dans 
les  hôpitaux.  —  La  commission  instituée  à  la  date  du  22  Câ- 
vrier  1861  par  M.  le  préfet  de  la  Seine,  dans  sa  première 
réunion,  en  mars  de  la  môme  année,  avait  chargé  deux  de 
ses  membres,  MM.  Leblanc,  répétiteur  à  TËcole  polytedi- 
nique,  et  Ser,  ingénieur  civil,  chef  du  service  des  machines 
de  Tassistance  publique,  de  faire  sur  les  appareils  de  chauf- 
fage et  de  ventilation  établis  dans  les  hôpitaux  Necker, 
Beaujon  et  Lariboislùre  des  expériences  nouvelles  pour  en 
comparer  les  résultats  avec  ceux  des  observations  antérieu- 
rement exécutées.. 

Les  résultats  de  ces  expériences  m'ayant  été  communiqués^ 
je  les  résumerai,  et  je  chercherai  à  en  mettre  les  conséquen- 
ces en  évidence  en  parlant  de  chacun  des  systèmes  étudiés. 

ÎI37*  Hôpital  Lariboisièrê.  —  Introduction  de  Pair  nouveaià 
par  imufpaiion.  —  MM.  Leblanc  et  Ser  ont  répété  les  expé- 
riences précédentes  et  obtenu  les  résultats  suivants  : 

Volumes  d*air  appelés  par  la  cheminée  du  clocher  ramenés^  zér(^ 

31  mars l7  442'*-«  par  heure. 

18  avril 17  074 

20  avril... 16  920 

2  décembre 19  929. 
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Volttines  dTafr  passant  par  le  grand  tuyau 
portA  veot. 

Tour  dé  1h  macBtue 

M  mars. . ..  23  019"-«  par  heure. 

55 

31  mars ai  905 

60 

2  avril 24  R7 

69 

20  avril....   22  143 

59 

26  avril 20  653 

55 

4  mai 21771 

60 

Moyenne. ...  22 273"'» eh  1  heure. 

Moyenne    60 

Les  trois  pavillons  étant  destinés  à  contenir  306  lits^  le  vo- 
lume d'air  envoyé  dans  le  grand  tuyau  porte-vent  à  la  vitesse 
moyenoe  de  la  machine^  qui  est  sa  vitesse  normale  de  mar- 
che, csl  de  72™«,78,  tandis  que  Ton  verra  qu'à  la  vitesse 
moyenne  de  59  tours  en  une  minute  de  la  machine  le  volume 
d'air  introduit  dans  les  salles  par  les  poêles,  n'a  été,  d'après 
les  mémos  observateurs,  que  de  40"'«,53  par  heure  et  par  lit; 
résultat  qui  indique,  comme  ceux  de  tous  les  autres  obser- 
vateurs, que  la  moitié  seulement  de  l'air  refoulé  par  le  ven- 
tilateur parvient  par  les  poêles  dans  les  salles. 

Je  reproduis  dans  le  tableau  suivant  l'ensemble  des  résul*-^ 
tais  obtenus  par  divers  observateurs  pour  montrer  leur  con«* 
cordance  générale. 
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s 

VOLUME  D'AIR 

s 

.,-- 

-   1                      II  — 

" --. 

■OHBBE 

eJ 

appelé 

passant 

fonroi 

passant 

de 

^|s 

DATES 

.P*'.** 

par 

P" 

parles 

tours 

O  "O  5 

cheminée 

le  tuyau 

les 

bran- 

*   delm 
machine. 

"   1 

du  clocher 
eo 

porteveot 
en 

caves 
en 

chements 
en 

s 

t  heure 

1  heure 

t  heure 

1  heure 

1S5S 

m.c. 

m.c. 

m.c. 

m.c. 

Trélat... 

4  atril 

16970 

27138 

10168 

26173 

73 

id. 

21256 

3.'>8I2 

14555 

» 

80 

16  juillet. 

26977 

42035 

15078 

B 

84 

» 

26800 

» 

» 

65 

Thoma*. 

Octobre  56. 

» 

30800 

» 

30648 

70 

» 

31900 

» 

» 

74 

1S6I 

31  mars 

17442 

21905 

4463 

60 

Leblanc 

18  atril 

17074 

» 

76 

et 

20  avril 

16920 

» 

63 

Ser. 

26  avril 

9 

20653 

21155 

55 

3  septembre 

19929 

31474 

11545 

29525 

70,5 

4  mai 

21771 

22912 

60 

Tous  ces  résultats  sont  sensiblement  d'accord  entre  eux,  et 
comme  ils  sont  nécessairement  influencés  par  Faction  des 
températures  intérieure  et  extérieure,  qui  n*ont  pas  tou- 
jours été  observées,  nous  ne  nous  y  arrêterons  pas  davan- 
tage. 

Nous  ferons  seulement  remarquer  que  dans  les  expériences 
de  HM.  Leblanc  et  Ser  le  volume  d*air  venant  des  caves  dans 
le  conduit  principal  du  ventilateur  était 

Le  31  mars  1861,  égal        à  4463-«       ou    0,25 

Le  3  décembre  1861,  égal  à  11  545        ou    0,58 

du  volume  venu  de  la  cheminée. 

Ce  qui  montre,  comme  les  autres  expériences,  que,  par 
suite  des  dispositions  adoptées,  Tair  appelé  par  la  cheminée 
du  clocher  n'arrive  dans  les  salles  qu'après  s'être  mêlé  avec 
une  proportion  considérable  d'air  pris  dons  les  caves. 
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S38.  Conséquences  des  expMences précédentes» — En  présence 
de  tous  ces  résultats,  qui  d'ailleurs  peuvent  être  influencés 
en  plus  ou  en  moins  par  les  différences  des  températures,  et 
en  remarquant  que  la  disposition  adoptée  a  toujours  pour 
inconvénient  de  faire  arriver  dans  les  salles  une  proportion 
considérable,  variant  de  0,40  à  0,70  d*air,  pris  dans  les  caves, 
près  des  chaudières  et  des  machines,  souvent  peu  salubre  et 
de  mauvaise  odeur,  chargé  parfois  de  poussière,  on  peut  se 
demander  si  les  avantages  attribués  à  ce  dispositif  dispen- 
dieux et  d'une  application  souvent  difficile  ne  sont  pas  plus 
que  compensés,  et  s'il  n'est  pas  tout  simplement  préférable 
de  prendre,  quand  le  système  de  ventilation  adopté  le  per» 
met,  l'air  à  hauteur  de  chaque  étage  ou  tout  au  plus  à  quel- 
ques mètres  du  sol. 

On  a  vu  d'ailleurs,  au  n""  82,  que,  contrairement  aux  as- 
sertions par  lesquelles  on  prétendait  introduire,  l'été,  dans 
les  pavillons  ventilés,  de  l'air  plus  frais  que  celui  qui  aurait 
été  pris  à  hauteur  des  différents  étages,  l'air  fourni  par  cette 
cheminée  est  en  réalité  plus  chaud,  et  Texpérience  directe  a 
en  outre  fuit  voir  que  l'air  introduit  dans  les  salles  s'échauf- 
fait encore  par  son  passage  dans  la  chambre  des  machines, 
de  sorte  qu'il  arrivait  dans  les.  chambres  à  24^  quand  l'air 
extérieur  n'était  qu'à  22<^. 

Enfin  il  n'est  pas  inutile  de  faire  remarquer  que,  dans  le 
système  de  l'alimentation  d'air  par  aspiration,  on  peut,  comme 
on  l'a  fait  avec  raison  à  Londres  pour  l'hôpital  de  Guy,  em» 
ployer  de  semblables  conduits  d'appel,  et  qu'alors  ces  con- 
duits débouchant  directement  dans  des  chambres  à  air  infé- 
rieures, qui  peuvent  être  parfaitement  et  constamment  closes, 
tous  les  Inconvénients  inhérents  à  remploi  des  machines  ne 
se  présenteraient  pas. 

250.  Volume  dair  total  refoulé  dans  rarthre  principale  près 
du  ventilateur.  —  L'air  aspiré  et  expulsé  par  le  ventilateur 
entre  d'abord,  comme  on  l'a  dit,  dans  un  grand  tuyau  d'un 
mètre  quarré  de  section,  appelé  artère  principale,  qui  le  dis- 
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tribue  i  iTautres  tuyanx  ou  brandiemenls  {dacés  dans  les 

caTes  au-dessous  de  cha^e  pavillon. 

Bans  les  expériences  de  M.  Grassi  *,  le  volume  d'air  re- 
foulé dans  Tarière  principale  s'est  élevé  à  la  vitesse  de  88  tours 
de  la  machine  à  37  401"^''  par  heure,  répartis  ainsi  qu'il  suit  : 

Premier  branchement 13  387"»-* 

Deuxième  branchement 12949 

Troisième  branchemexU «• 8996 

35332—* 

Perte 2  069-% 

qne  M.  Grassi  attribue,  par  simple  différence,  à  la  ventilation 
du  promenoir,  ce  qu'il  eût  été  utile  de  vérifier  au  ntioins 
approximativement. 

Les  résultats  précédents  montrent  que,  dans  une  semblable 
distribution  de  l'air  fourni  par  l'appareil  mécanique,  les  vo- 
lumes réellement  répartis  entre  les  trois  branchements  ou 
les  trois  pavillons  vont  en  décroissant  à  mesure  que  la  dis- 
tance augmente;  ce  qui  est  d'ailleurs  la  conséquence  natu- 
relle de  cette  augnientalion.  L'auteur  des  expériences  et  les 
ingénieurs  font  remarquer  qu'au  moyen  de  registres  conve- 
nablement manœuvres  l'on  peut  parvenir  à  une  répartition 
plus  égale. 

Cela  est  vrai  ;  mats  l'emploi  de  ces  registres  régulateurs, 
précisément  parce  qu'ils  restreignent  certains  passages,  oc- 
casionne des  perles  de  force  vive  ou  de  travail,  des  pertes 
d'air  par  leurs  ouvertures,  et  d'une  autre  part  l'accroissement 
du  volume  d'air  porté  à  de  plus  grandes  distances  exige  au^i 
un  surcroît  de  travail  moteur. 

240.  Travail  utile  du  ventilateur.  —  Quoiqu'il  en  soit  de  la 
répartition  de  l'air  ainsi  fourni  par  le  ventilateur,  le  travail 
utile  de  cet  appareil  correspondant  au  volume  maximum  de 

"  ÀnnaUs  d^hygiène^  tome  VIII,  page  224. 
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37401—e,  et  à  ht  vitesse  moyenne  de  10",39  en  i*  dens  le 
tnyau  dont  la  section  est  de  l"»-^,00,  a  pour  valeur 

1  37  40l"-«       1",30 


2     3600      X^xIÔiâo-^  74^,27; 

soit  un  cheval  Tapeur. 

Ainsi  reflet  utile  de  la  machine  à  vapeur  susceptible  de 
produire  une  force  de  15  chevaux,  et  qui  en  donne  au  moins 
8  ou  10  à  la  vitesse  de  88  coups  en  T,  se  réduit  à  un  cheval 
vapeur. 

Dans  une  expérience  de  M.  Trélat,  le  volume  d*air  fourni 
par  le  ventilateur  à  Tartère  principale  n'a  été  trouvé  que  de 
27  IdS*"  %  ce  qui  conduit  à  un  eflct  utile  exprimé  par 

127138-c       1^»,30       — . 

2      3600     ^  9,81    X^'^*-28    ,42, 

c'est-à-dire  environ  un  tiers  de  cheval. 

Enfin  des  expériences  analogues,  qui  m'ont  été  communi- 
quées par  M.  Thomas,  indiquent  comme  quantité  d'air  totale 
fournie  à  l'artère  principale,  quand  la  machine  faisait  83  tours 
en  r,  le  volume  de  29  733'°'%  animé  d'une  vitesse  de  8">,26 
en  V\  L'effet  utile  de  la  machine  motrice  a  donc  dans  ce  cas 
pour  expression  : 

tandis  que  la  force  transmise  par  la  machine  à  l'arbre  du 
ventilateur,  mesurée  avec  un  dynamomètre  de  rotation,  a 
été  trouvée  par  le  même  observateur  égale  à  7,6  chevaux 
pour  88  tours  en  1',  ce  qui  revient  à  peu  près  à  7,17  chevaux 
pour  la  vitesse  de  83  tours.  Par  conséquent,  dans  cette  expé- 
rience, reflet  du  ventilateur  n'était  que  -^-pr  =  0,069  du  tra- 

7,17 

vail  moteur. 
De  l'ensemble  de  ces  expériences  on  est  donc  amené  à 
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conclure  que,  comme  organe  mécanique,  le  Yentilateur  in- 
sufflant employé  est  une  machine  très-désavantageuse  et  qui 
n'ulilise  qu'une  très-faible  parlie  de  la  force  motrice  néces- 
saire pour  le  faire  marcher.  C'est  d'ailleurs  ce  que  des  expé- 
riences directes,  faites  au  Conservatoire  des  Arts-et-Mélîers, 
ont  aussi  montré  pour  d'autres  ventilateurs  *.  On  verra  plus 
loin  qu'une  grande  partie  de  refiet  utile  de  cet  appareil  étant 
encore  perdue,  le  résultat  Tmal  que  l'on  en  obtient  est  loin 
d'être  en  proportion  avec  la  dépense  qu'il  occasionne. 

241.  Volume  cTair  qui  afflue  dans  chaque  salle  d'un  même 
pavillon.  —  Cette  partie  de  la  question  étant  l'une  des  plus 
importantes  à  examiner,  nous  aurons  recours  aux  expérien- 
ces directes  faites  par  divers  observateurs  complètement 
indépendants  les  uns  des  autres  :  M.  Grassi,  M.  E.  Trélat, 
M.  Thomas,  l'un  des  auteurs  du  système,  et  MM.  Leblanc  et 
Ser,  pour  une  commission  nommée  par  M.  le  préfet  de  la 
Seine. 

Sans  entrer  dans  les  détails  de  ces  expériences,  nous  nous 
bornerons  à  en  considérer  les  résultats  généraux. 

*  Annales  du  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers  ^  1861. 
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242.  RÉSULTATS  DES  EXPÉRIENCES  FAITES  SDR  LA  DISTRIBUTION  DE  L'AIR  DANS 
LES  SALLES  DES  TROIS  PAVILLONS  DE  l'hOPITAL  LA  RIBOISIÈRE  VENTILÉS  PAR 
INSUFFLATION. 


DESIGNATION 
dct 

PAVILLONS  ET  DES  SALLES. 


1"  PavilUm,  n»  2. 

^alle  St-Augustin,  rez-de*ch. 

Salle  St-Landry,  1"  éiage.. . . 

S j  lie    St  -  VÎDcent  -  de  -  Paul , 

2*éUge 

Volume  d'air  total 

Volume  d'air   fourni  par  le 
ventilateur 


Perte  ou  différence 

Kapport  de  la  perte  au  yolume 
total  fourni  par  le  yentilateur 

2*  Pavillon,  n»  4. 
Salle  St-Louis,  rez-de-chausa, 
Salle  St- Jérôme,  1"  éUge.... 
Sille  St-Charlea,  2*  éUge  ... 

Volume  d'air  total 

Volume  d'air    fourni  par  le 
ventilateur 


■  de 


Perte  ou  différence. 

Kapport  de  la  perte  au  volume 

total  fourni  par  le  ventilateur 

3*  Pan7Ion,n^6. 
s.ine  St- Napoléon,  rez 

chaussée 

Sa  1  le  St-Honoré ,  1**  étage.  • 
>dUe  St-Henrî,  2»  éUge... 

Volume  d'air  total.... 
Volume   d'air  fourni  par  le 
ventilateur 


Perte  ou  différence 

R  ipport  de  la  perte  au  volume 
total  fourni  par  le  ventilateur 


VOLUME  DAia  PASSANT  PAR  HEURE  FAR  LES   POÊLES, 

la  machine  marchant  à  88  tours, 
d'après  les  eipéricnces  de 


H.  GRASSL 


1613 
2341 
1916 


5870 
12947 


7079 
0,547 


1762 
2286 
2253 


6301 
8986 


2695 
0,300 


17  0 
17  0 
17  0 


19 

17  9 

18  0 


4(  0 
26  0 
25  0 


M.  TRELAT. 


6477 


34  0  2  107 
29  5  2  524 
32  5    2  176 


6  807 
9  527 


2  720 
0  285 


10  169 

» 


M.  THOMAS. 


^1 

^1 


3176 
2460 

2332 


7968 
12170 


4'202 
0,345 

317i 
2778 
2385 


7988 
11613 


3625 
0,312 


3218 
2575 
2869 


8662 

11066 
2404 

0,217 


?(OTA.  M.  Graui  sTsit  fait  booctaer  les  bouches  de  poêle  de  la  chambre  à  deai  lits. 

M.  Trélmt  a  tena  compte  da  Tolame  d'air.passaot  par  le  poêle  de  la  chambre  k  dcui  lits. 


YENT.  I. 


2k 
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Les  résultats  consignés  dans  le  tableau  précédent,  et  qui 
sont  dus  à  trois  expérimentateurs  opérant  isolément  ^  pré- 
sentent, quant  aux  volumes  d*air  totaux,  des  différences  qui 
tiennent  à  ce  qu'ils  n'ont  pas  Hait  leurs  observations  dans  des 
circonstances  identiques,  mais  ils  sont  tous  d'accord  pour 
montrer  que  le  volume  d'air  qui  passe  par  les  poêles  est  de 
beaucoup  inférieur  à  celui  qui  est  insufflé  dans  chaque  bran- 
chement. 

Au  lieu  d'attribuer  cet  effet  aux  pertes  qui  peuvent  se  pro- 
duire par  les  joints  des  tuyaux,  par  les  maçonneries,  etc., 
l'on  a  admis,  comme  incontestable,  que  tout  ou  presque  tout 
l'air  introduit  dans  Tartére  principale  et  dans  les  branche- 
ments devait  nécessairement  arriver  dans  les  salles,  et  que 
par  conséquent  tout  ce  qui  ne  passait  pas  à  travers  les  poêles 
devait  entrer  dans  ces  salles  par  ce  qu'on  a  nommé  ouvertu- 
res accidentelles;  et,  pour  qu'il  ne  reste  pas  de  doute  sur  le 
sens  que  l'on  a  attaché  à  ces  mots,  nous  devons  citer  tex- 
tuellement la  définition  qu'en  donne  l'un  des  expérimenta- 
teurs, M.  Grassi  *  : 

«  Par  ouvertures  accessoires,  il  faut  entendre  les  joints  des 
plaques  de  fonte  placées  sur  le  conduit  longitudinal,  et  les 
ouvertures  destinées  à  passer  les  clefs  qui  permettent  d^ouvrir 
et  de  fermer  les  robinets  placés  sur  les  conduits  qui  amènent 
la  vapeur  d'eau  aux  poêles.  » 

Cette  explication  de  la  différence  observée  entre  le  volume 
d'air  passant  par  les  poêles  et  celui  qui  avait  été  refoulé 
dans  les  conduites  nous  a,  dès  l'abord,  paru  bien  difficile  à 
admettre,  et,  pour  nous  assurer  de  la  vérité,  nous  avons  vi- 
sité à  deux  reprises  plusieurs  salles  de  ces  pavillons,  d'abord 
avec  M.  Tresca,  sous-directeur  du  Conservatoire  impérial 
des  arts  et  métiers,  et  plus  tard  avec  M.  E.  Trélat,  professeur 
de  constructions  civiles  au  même  établissement,  et  avec 
M.  Henri  Péligot.  Nous  avons  examiné  avec  soin,  dans  tonte 
leur  étendue,  les  joints  que  présentent  les  plaques  de  fonte 

*  Annales  d'/iy^fiéiM. 
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reconyrant  le  caniveau  central  des  salles.  Nulle  part  il  ne 
nous  a  été  possible  d^apercevoir  la  moindre  introduction  de 
vent  sensible  à  la  main,  et  encore  moins  à  un  anémomètre 
tournant  sous  Taction  d'un  courant  animé  d'une  vitesse  de 
0^,10  à  0"",  12  par  seconde.  Il  est  dès  lors  devenu  complète- 
ment évident  pour  nous  que  cette  entrée  d'air  par  les  joints 
des  plaques  était  inadmissible. 

Cependant,  pour  nous  rendre  compte  par  un  calcul  direct, 
exempt  de  toute  appréciation,  de  ce  qui  était  réellement 
possible,  nous  nous  sommes  proposé  le  problème  très- 
simple  de  rechercher  quelle  devrait  être  la  largeur  moyennci 
libre  pour  le  passage  de  l'air,  que  ces  joints  devraient  offrir 
pour  permettre  l'introduction  des  volumes  d'air  qui  consti- 
tuent la  différence  observée. 

A  cet  effet,  admettant  que  l'air  pass&t  par  ces  joints  avec 
une  vitesse  moyenne  de  O'^ylO  en  1',  qui  certainement  eût 
été  sensible  à  la  main,  et  mémo  à  l'anémomètre;  sachant  que 
les  salles  ont  intérieurement  environ  40  mètres  de  longueur, 
ce  qui  fournil  80  mètres  de  développement  de  joints  par 
salle,  et  240  mètres  pour  les  trois  salles  d'un  même  pavillon  ; 
puis,  faisant  le  produit  de  ces  deux  quantités  et  de  la  largeur 
inconnue  ou  nécessaire  du  joint,  nous  avons  égalé  le  produit 
au  volume  d'air  donné,  ce  qui  nous  a  conduit  aux  résultats 
suivants. 

Expérience  de  M.  Grossi.  —  PaMlon  n*  2.  —  Volume  d'air 
perdu,  par  heure,  5583"%  ou  par  seconde,  l-%55;  d'où  la 
relation  : 

240-  X  0-,10  X  «  =  1".*,55  ;    d'où  ir= 0-,064. 

Pavillon  n«  4.  —  Volume  d'air  perdu,  par  heure,  7079"-% 
ou  par  seconde,  l"'*«,97  ;  d'où  la  relation  : 

240-  X  0-,  1 0  X  a?  =  l"-%97  ;    d'où  x  =  0'»,082* 

PaviUon  n'6.  —  Volume  d'air  perdu,  par  heure,  2695"-*, 
ou  par  seconde,  0"«,75  ;  d*où  la  relation  : 

240"  X  0",Î0  X  «  =  0""«,75  ;    d'où  x -=  0",031 . 
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Expérience  de  if.  Trélat.  —  Pavillon  n«  4.  —  Volume  d'air 
perdu,  par  heure,  2720"  •«,  ou  par  seconde,  0"%75;  d'où  la 
relation  : 

240»  X  0»,10  X  a?  =  0"-%75  ;    d'où  x  =  0-«,031. 

Tous  ces  résultais  sont  donc  d'accord  avec  Fobservation 
directe  pour  prouver  que  les  joints  de  ces  plaques,  fixées  à 
?is  sur  les  bords  du  conduit  d'arrivée  de  l'air,  lesquels  sont 
incessamment  remplis  par  la  poussière  et  même  par  la  cire 
du  frottage,  ne  peuvent  laisser  passer  des  volumes  d'air  aussi 
considérables.  Il  faut  donc,  de  toute  nécessité,  se  résoudre  à 
admettre  que  les  seuls  volumes  d'air  introduits  par  les  con- 
duits dans  les  salles  sont  à  très-peu  près  ceux  qui  passent  par 
les  poêles  et  que  fournissent  les  expériences,  et  à  reconnaître 
que  le  reste  s'échappe  par  des  ouvertures  inconnues. 

Cette  conséquence  n'a  d'ailleurs  rien  qui  doive  surpren- 
dre, d'après  les  exemples  de  faits  analogues  que  nous  avons 
cités  précédemment  et  les  considérations  que  nous  avons 
exposées  ;  mais  il  était  important  de  la  mettre  en  évidence  et 
hors  de  doute,  parce  que  l'hypothèse  de  l'admission  d'une 
quantité  considérable  d'air  par  ces  orifices  accessoires  ou 
accidentels  a  conduit  à  estimer  beaucoup  au  delà  de  leur 
valeur  réelle  les  effets  de  la  ventilation  par  insufCation»  et 
qu'il  est  nécessaire  de  rectifier  les  opinions  qui  ont  pu  se 
former  en  conséquence  de  ces  appréciations  erronées.  On 
verra  d'ailleurs  les  mêmes  faits  et  les  mêmes  conclusions  se 
reproduire,  quand  nous  parlerons  de  l'appareil  d'insufQation 
employé  par  M.  Yan  Hecke. 

Ajoutons  enfin  que  ces  mêmes  appareils  ont  fourni  une 
autre  preuve  qu'il  ne  suffit  pas  de  faire  marcher  rapidement 
un  ventilateur  insuffiant  pour  obtenir  daus  la  conduite,  où  il 
refoule  l'air,  un  volume  de  fluide  correspondant  à  sa  vitesse  et 
à  la  force  motrice  que  Ton  dépense.  Lorsqu'on  a  voulu  expé- 
rimenter directement  TefTet  que  Ton  pouvait  se  promettre  de 
l'action  simultanée  des  deux  ventilateurs  de  l'hôpital  Lari- 
boisière,.  la  pression  de  l'air  à  l'origine  de  la  conduite  prin- 
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dpale  n'a  pu  dépasser  la  limite  de  24  à  25  millimètres  d'eau, 
et  le  volume  d'air  refoulé  n'a  pas  été  accru  en  raison  de  la 
puissance  dépensée. 

Si  donc  Ton  ne  peut  admettre  que  tout  le  volume  de  Tair, 
dont  l'introduction  dans  les  divers  branchements  a  été  con- 
statée, soit,  comme  on  Ta  supposé  jusqu'ici,  parvenu  dans  les 
salles,  et  si  l'on  est  amené  à  ne  compter  en  réalité  que  sur 
celui  qui  passe  par  les  poêles,  il  ne  s'ensuit  pas  cependant 
que  la  ventilation  soit  insuffisante  quant  à  l'introduction  de 
l'air  nouveau,  ou  au  moins  inférieure  à  ce  qui  avait  été  exigé 
par  les  marchés.  En  effet,  les  expériences  déjà  citées  nous 
donnent,  pour  les  volumes  d'air  introduits  dans  les  salles  par 
les  poêles,  les  chiffres  inscrits  dans  le  tableau  précédent. 

S4S.  Différences  entre  les  volumes  d'air  fournis  par  les  poUes 
(Tune  même  saUe,  —  Outre  les  différences  observées  dans  les 
volumes  d'air  fournis  par  les  poêles  des  différentes  salles,  et 
que  l'on  peut  parvenir  à  atténuer,  les  mêmes  observateurs  en 
ont  constaté  d'autres  sur  le  débit  des  poêles  d'une  même 
salle  *.  Généralement  le  premier  et  le  dernier  poêle  de  chaque 
salle  fournissent  plus  d'air  que  les  deux  poêles  intermédiai- 
res dans  une  proportion  qui  dépasse  souvent  celle  du  double; 
et  comme  l'appel  à  la  sortie  se  fait  presque  directement  vis- 
à-vis  des  poêles,  sur  les  (aces  longitudinales  du  bâtiment,  il 
s'ensuit  que  l'air  affluent  n'est  pas  également  réparti  dans  la 
longueur  des  salles. 

S44.  Expériences  de  MM.  Trilat  et  Peligot  et  de  M.  Thomas. 
—  MM.  Trélat  et  Peligot  ont  constaté  des  différences  très- 
considérables ,  le  5  avril  1856,  entre  le  débit  des  différents 
poêles  des  trois  salles  du  pavillon  n<*  4.  Voici  les  chiffres  qu'ils 
ont  observés  : 
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VOLUim  d'air  INTRODXnTS  PAR  LES  DIFFCRERTS  P0ÉLB5 
D*niiX  KÊMB  SALLE. 


DATB 

NUMEROS  irOBDRS 

m- 

d08 

dvpoHeà 

i«ÉTA6B 

VÉTàBM 

nPÉMBCCIS 

PAftTn  1»  LA  roan  ft^nmÉi 

- 

n-e. 

mx. 

lD.e. 

n*  1 

7Û0 

819 

793 

5  âTril 

2 

396 

523 

298 

1855 

8 

602 

499 

285 

4 

885 

507 

63S 

M.  Thomas  m'a  communiqué  des  résultats  analogues 
obserrés,  en  -octobre  1856,  sur  les  trois  pavillons  du  même 
hôpital;  je  crois  pouvoir  les  reproduire  ici. 

EXPÉRIENCES  DE  M.  TO0MA8  SUR  L'iNTRODUCnOlT  DE  L'aIR  PAR  LES 
POiLES  DES  PAVILLONS  DE  l'hOPITAL  LARIBOISIÂRE  VENTUJtS  PAR  IN- 
SUFFLATION A  LA  VITESSE  DE  76  TOURS  DE  LA  MACHINE.* 


PAVILLON  N*2. 

PAVILLON  H''4. 

'  PAVILLON  N»  6. 

DATES  IT  «••  D*OIU>&fi 

dM  poêles. 

i 

1 

1 

2« 

j 

1 

1 

It 

j 

1 

1 

1 

m.c 
547 
491 
695 

1007 

2740 
85,6 

m.c. 
651 
372 
380 
725 

2128 
66,5 

m.c. 
570 
380 
397 
668 

2015 
63,1 

m.c. 
768 
612 
568 
570 

m.c. 
827 
559 
534 
477 

m.c. 
690 
332 
336 
702 

2060 
64,4 

m.c. 

728 
698 
630 
723 

2779 
86,8 

m.c. 
680 
430 
405 
708 

2223 
68,2 

m.c. 
781 
460 
465 
771 

2477 

n,4 

2     

3 

4 

Moyenne  par  lit..... 

2518  2397 
78,7  78,8 

Moyenne  générale  par  1 

heure  et  par  lit.        74"«,3 

*  Voir  pages  70,  71 ,  72,  73  de  la  thèse  M.  Grassi. 
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On  Yoît,  par  les  résultats  obtenus  par  M.  Trélat  d'une  part, 
et  par  M.  Thomas  de  Tautre,  que  les  volumes  d*air  fournis 
aux  poêles  extrêmes  de  chaque  salle  sont  presque  toujours 
supérieurs  à  ceux  des  poêles  intérieurs. 

Les  poêles  extrêmes  étant  les  plus  voisins  des  portes,  il 
s'ensuit  que  Tair  introduit  par  refoulement  aux  extrémités 
de  la  salle  peut  et  doit  s'échapper  dans  une  assez  grande 
proportion  par  les  orifices  incessamment  ouverts  et  contri- 
buer peu  à  Tassainissement  des  salles.  Or  c*est  le  défaut  gé- 
néral que  Ton  peut  reprocher  au  système  de  Tinsufilalion, 
et  il  est  ici  aggravé  par  Texcès  d'affluence  de  l'air  par  les 
poêles  extrêmes. 

84».  Expériences  de  MM.  Leblanc  et  Ser  sur  le  volume  d*air 
introduit  dans  les  salles.  —  Ces  observateurs  ont  exécuté  des 
expériences  sur  les  volumes  d'air  introduits  par  les  poêles  des 
salles  des  pavillons  n*  2  et  n""  4  à  des  vitesses  assez  différen- 
tes de  la  machine.  Pen  reproduirai  ici  les  résultats,  eu  les 
rapportant  au  nombre  de  32  lits  par  salle,  comme  pour  les 
comparaisons  précédentes.  ^ 
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846.  Conséqumcet  des  résuUats  pricidmêt. —  De  reoflonUe 
de  ces  expériences,  où  les  vitesses  de  la  machine  ont  varié 
de  52  à  55  et  à  62  tours  en  1',  on  déduit,  pour  la  valeur 
moyenne  générale  du  volume  d*air  introduit  par  heure  et 
par  lit  dans  les  salles  sous  l'action  simultanée  du  ventilateur 
et  de  l'aspiration  naturelle,  le  nombre  40»"',53,  correspon- 
dant à  une  vitesse  moyenne  de  59  tours  en  1'  de  la  machine. 
Il  est  remarquable  que  les  valeurs  moyennes  de  chaque  série 
aient  été  égales  à 

39"-«,69;    36"'%31;    31'»-«,49;    4l«*«,83; 

tandis  que  les  nombres  de  tours  de  la  machme  ont  été  res- 
pectivement égaux  à 

52;        55;        62. 

Gela  montre,  comme  les  expériences  rapportées  au  n""  242, 
que  les  volumes  d'air  introduits  dans  les  salles  ne  croissent 
pas  aussi  rapidement  que  les  vitesses  de  la  nrachine  et  du 
ventilateur. 

Cependant,  les  expériences  des  autres  observateurs  mon- 
trant qu'à  la  vitesse  de  70  à  72  tours  en  V  de  la  machine  le 
volume  d'air  introduit  à  la  température  de  32*  peut  s'élever 
à  environ  70  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  ce  qui  revient 
à  62"«,30  ramenés  à  zéro,  on  voit  que  dans  les  expériences 
de  MM.  Leblanc  et  Ser  la  vitesse  de  la  machine  était  trop 
faible  et  trop  au-dessous  de  celle  qui  avait  été  fixée  par  les 
constructeurs. 

On  voit  aussi ,  par  la  comparaison  du  volume  d'air  fourni 
par  les  différents  poêles  d'une  même  salle,  qu'il  existe  entre 
ces  volumes  des  différences  parfois  très-considérables  et  de 
plus  du  simple  au  double. 

Ces  différences  et  les  inconvénients  qui  en  résultent  peu- 
vent, dans  l'état  actuel,  être  peut-être  évités  par  les  moyens 
de  réglementation  employés,  mais  on  risquerait  de  restreindre 
le  volume  d'eau  fourni  par  les  poêles  qui  en  donnent  le  plus, 
et  on  diminuerait  alors  la  ventilation  totale.  Cette  inégalité 
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lient  an  mode  de  distribution  adopté  pour  l'air  qui  afflue 
dans  les  canaux  longitudinaux  de  chaque  salle  par  leurs 
extrémités,  et  qui  naturellement  s*échappe  en  plus  grande 
quantité  par  les  premiers  poêles  qu'il  rencontre  sur  son 
passage  que  par  ceux  du  centre.  Pour  l'éviter  il  aurait  fallu 
que  les  poêles  du  centre  et  leurs  conduits  offrissent  à  l'air 
des  passages  plus  grands  que  ceux  des  extrémités. 

S47.  Évacuation  de  Vair  vicié.  —  Nous  avons  fait  voir,  dans 
les  considérations  générales  du  chapitre  n,  que  si  l'introduc- 
tion de  l'air  pur  est  d'une  grande  importance  pour  l'assainis- 
sement des  lieux  habités,  l'évacuation  régulière  et  aussi  uni- 
forme que  possible  de  l'air  vicié>  dans  toute  l'étendue  des  salles, 
est  encore  plus  nécessaire,  et  nous  n'avons  pas  hésité  à  penser 
que  c'est  principalement  au  point  de  vue  de  la  sûreté,  de  la  sta- 
bilité de  cette  évacuation  que  les  divers  systèmes  de  ventilation 
doivent  étrç  jugés.  Nous  verrons  d'ailleurs,  en  continuant  la 
discussion  déjà  commencée  des  expériences  que  nous  avons 
pu  étudier,  que  les  résultats  réels  des  observations  faites  sur 
rmtroduction  et  sur  l'évacuation  sont  à  très-peu  près  d'accord 
pour  démontrer  que  c'est  par  le  jeu  même  de  l'action  du 
diauflage  et  de  l'appel  que  se  produisent  ces  deux  effets. 
C'est  ce  qui  sera  mis  en  évidence  un  peu  plus  loin  par  les 
expériences  directes  que  j'ai  faites  à  ce  sujet. 

Dans  les  deux  systèmes  d'appareils  établis  à  l'hôpital 
Lariboisière,  l'évacuation  de  l'air  vicié  se  fait  par  des  che- 
minées d'appel  placées  entre  chaque  couple  de  lits  ^ans  les 
trumeaux,  et  qui  arrivent  isolément  pour  chaque  étage  dans 
les  greniers,  où  elles  se  réunissent  dans  des  conduits  hori- 
zontaux qui  amènent  cet  air  dans  une  cheminée  unique  d'é- 
vacuation. Cette  disposition,  qui  a  été,  je  crois,  établie  pour 
la  première  fois  à  l'hôpital  Bcaujon,  en  1846,  par  M.  L.  Du- 
voir-Leblanc,  est  à  peu  près  identique,  quant  aux  salles,  dans 
les  pavillons  de  cet  hôpital  ventilés  par  l'un  ou  par  l'autre 
système. 
D  convient  cependant  de  faire  remarquer  que,  dans  les 
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(rois  pavillons  ventilés  par  insafflation»  Ton  a,  nons  ne  savons 
pour  quel  motif,  placé  à  l'entrée  des  orifices  d*appel  des 
châssis  portant  deux  traverses ,  qui  obstruent  le  passage 
d'introduction  et  diminuent  considérablement  le  volume 
d'air  qui  s'échappe  par  ces  cheminées.  M.  Grassi,  par  des 
expériences  spéciales,  a  montré  qu*en  efiet  le  volume  d*air 
qui  s'écoulait,  quand  ces  châssis  étaient  en  place,  n*était 
que  0,71  de  celui  que  débitait  la  cheminée  quand  les  châssis 
étaient  enlevés.  11  importerait  donc  de  modifier  ces  châssis. 
Des  expériences  nombreuses  ont  été  faites  sur  l'évacuation 
de  l'air  par  ces  cheminées  d'appel,  par  M.  Grassi  et  par 
M.  Trélat,  au  moyen  d'anémomètres;  nous  eu  résumerons 
les  résultats  dans  le  tableau  suivant  : 


EXPÉRIENCES  DE  M.  GRASSI. 
(Pavillon  d*  4.) 


DÉSIGNATION 
des 

SALLES. 

A 

SORTI  PA] 
pour  sa  toara 

ptr  les 

19  oriflœs 

d'appel. 

tR 

El  HBDRK, 
delimachioe 

par  lit 

SECTION 

KOTBimB 

des 
omnaTcais 

AIR 

BRTBAHT 

par 

Salle  Saint-Augastio,  rez- 
de-chaussée... 

me. 
2%7 

3197 

BBC 

92,7 
72,5 
99,9 

mq. 
0,044 

0,047 

0,056 

me 
3175 

2330 

3388 

Salle   SaintUndry,    !•' 
étage*. 

Salle  Saint -Vincent -de- 
Paul,  3- étage 

Total... 

8484 

■  • 

•    » 

7893 

Moyenne  par  lit. 

88,4 

»    » 

77,4 

Moyenne    rapportée  à    76    tours 
en  1' 

76,4 

»      9 

66,87 
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On  remarquera  que  le  volume  d*air  évacué  par  les  che- 
minées d*appei  est  un  peu  supérieur  à  celui  qui  est  fourni 
par  les  poêles,  d*après  les  expériences  du  même  observateur» 
relatées  page  369,  ce  qui  Semble  indiquer  qu*il  se  fait  dans 
les  salles  quelques  autres  entrées  d*air  que  celles  qui  ont  lieu 
par  les  poêles.  Nous  reviendrons  un  peu  plus  loin  sur  cette 
question  importante. 

M.  Trélat,  par  des  expériences  analogues,  a  trouvé  les  ré- 
sultats suivants  pour  le  pavillon  n*  2  : 


(Pavillon  n*  2.) 


DÉSIGNATION 


SALLES. 


Salle  Saiot-Louis,  rez-de- 
chaussée..... 


SaUe  Saint- Jérôme,    1" 
éUge 


Salle  Saint- Charles,    2* 
étage 


Total. 


AIR 

SOBTI   PAR    HEOIIB, 
poDr  T3  tonn  de  U  machine 


en  i\ 


AIR 

nrraoDDiT  dans  la  salle 
par  beure    • 


pour  les 
19  orifices 
d'appel. 


me. 

2345 
1968 


6293 


Moyenne. 


Moyennes  rapportées  &  76  tours  de 
la  machine 


par  lit. 


pour 
les  4  poêles 


me. 
62  » 

73» 

62  > 


65,7 


68,5 


me. 
2185 

2186 

2136 


6509 


parut. 


m  c. 
68,06 

68,26 

68,80 


67,71 


70,42 


On  remarque  encore  ici  un  accord  à  peu  près  parfait  entre 
les  volumes  d'air  évacués  par  les  cheminées  d'appel  et  celui 
qui  est  introduit  par  les  poêles;  de  plus,  une  expérience 
directe,  faite  le  même  jour  par  M.  Trélat,  sur  le  volume  d  air 
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é^cuë  par  la  cheminée  centrale  du  grenier»  a  montré  qae 
ce  volume  s'élevait  à  6575  mètres  carrés ,  nombre  qui 
s'accorde  avec  les  précédents,  autant  qu'on  peut  le  désirer. 
La  moyenne  des  résultats  des  expériences  de  M.  Grassi  et 
de  M.  Trélat  donne  pour  le  volume  d'air  évacué  par  lit  et  par 
heure,  pour  76  tours  de  la  machine,  72"'«,45. 

Mais  cet  accord  entre  les  volumes  d'air  passant  par  les 
poêles  et  ceux  qui  s'échappent  par  des  cheminées  d'éva- 
cuation, tout  satisfaisant  qu'il  est,  puisqu'il  montre  que 
les  conditions  exigées  des  constructeurs  ont  été  satisfaites, 
ne  cadre  pas  avec  les  idées  exagérées  que  quelques  personnes 
se  sont  faites  des  effets  de  la  ventilation  par  insufflation,  et 
nous  nous  trouvons  à  regret  obligé  de  combattre  de  nou- 
veau ce  qui  a  été  dit  à  ce  sujet  par  M.  Grassi. 

Nous  avons  déjà  démontré  qu'il  n'était  pas  possible  d'ad- 
mettre que  l'excès  du  volume  d'air  introduit  dans  les  divers 
branchements  sur  le  volume  qui  passe  par  les  poêles  pût 
passer  par  ce  que  Ton  a  nommé  ouvertures  accidentelles,  et 
l'accord  que  nous  venons  de  signaler  et  qui  se  manifeste 
dans  toutes  les  expériences  entre  les  volumes  d'air  admis 
par  les  poêles  dans  la  saison  du  chauffage  et  ceux  qui  sor- 
tent par  les  orifices  d'évacuation,  aurait  dû,  ce  me  semble, 
éveiller  des  doutes  sur  cette  impossibilité  dans  l'esprit  des 
personnes  qui  ont  traité  la  question;  mais,  loin  de  là, 
M.  Grassi,  persistant  à  regarder  comme  évident  que  tout  l'air 
introduit  dans  les  branchements  arrive  dans  les  salles,  et  ne 
constatant  à  la  sortie  par  les  cheminées  d'évacuation  qu'un 
volume  beaucoup  moindre,  admet  comme  également  évi- 
dent que  l'excédant  sort  par  des  ouvertures  accidentelles, 
qui  sont  les  joints  des  portes  et  des  fenêtres.  Comment  cet 
observateur  n'a-t-il  pas  été  arrêté  par  celte  double  hypothèse 
de  l'intervention  d'orifices  accidentels  pour  l'admission,  et 
d'orifices  accidentels  pour  l'évacuation,  quand  il  trouvait 
tout  naturellement  un  accord  satisfaisant  entre  l'admission 
et  l'évacuation  réellement  constatées  par  l'expérience  T 
En  recherchant  par  un  calcul  analogue  à  celui  que  nous 


DES  DIVERS  STSTËHES*DE  VENTILATION.  383 

avoBS  fait  au  n*"  S4i  pour  les  prétendues  entrées  d*air  par 
les  joints  des  caniveaux,  et  en  tenant  compte  dif  développe- 
mellt  de  toutes  les  portes  et  fenêtres,  qui  pour  un  même 
pavillon  n*est  pas  moindre  que  726  mètres  cubes,  on  trouve 
que  pour  la  sortie  du  volume  d*air  qui,  d*après  M.  Grassij 
devrait  être  de  4992  mètres  cubes  par  beure  ou  1""%39  par 
seconde,  il  faudrait,  en  supposant  une  vitesse  de  sortie  de 
O'^ylO  en  une  seconde,  que  la  largeur  moyenne  des  joints 
de  ces  ouvertures  fût  de  O'^yOlQ,  ce  qui  est  inadmissible, 
excepté  tout  au  plus  pour  le  dessous  des  portes. 

Des  expériences  directes  faites  par  M.  Grassi  lui-même,  et 
dont  nous  rapporterons  plus  loin  les  résultats,  ont  d'ailleurs 
montré  que  la  pression  de  Fair  à  Tintérieur  des  salles  était 
toujours  inférieure  à  celle  de  Pair  extérieur.  Il  doit  donc  se 
faire  par  les  joints  des  portes  et  des  fenêtres  des  rentrées 
d'air,  plutôt  que  des  sorties  en  temps  froid. 

Il  est  donc  tout  aussi  impossible  d'admettre  que  le  volume 
d'air  de  4992  mètres  cubes  qui  forme  la  difTérence  entre  le 
volume  fourni,  dit-on,  par  le  ventilateur  et  le  volume  sorti 
par  les  cbcminécs  soit  passé  par  les  joints  des  fenêtres,  qu'il 
l'a  été  d'accepter  l'hypotbèse  de  l'admission  d'un  volume  à 
peu  près  égal  par  les  joints  des  plaques  qui  recouvrent  les 
caniveaux  d'arrivée  de  l'air. 

n  faut,  en  définitive,  réduire  les  résultats  de  la  ventilation 
par  insufflation  aux  volumes  d'air  constatés  par  les  expé- 
riences faites  sur  l'admission  à  travers  les  poêles,  et  pour 
lesquels  celles  de  MM.  Grassi,  Trélat  et  Thomas  sont  à  peu 
près  d'accord  pour  la  saison  du  cbauffage,  et  à  ceux  des  ex- 
périences sur  l'évacuation  par  les  cheminées  d'appel  fournies 
par  les  deux  premiers  observateurs,  et  qui  sont  aussi  sensi- 
blement conformes  entre  eux. 

Les  expériences  de  MM.  Leblanc  et  Ser,  faites  au  prin- 
temps de  1861,  montrent  d'ailleurs  que,  dans  la  saison  où  le 
cbaufiTage  est  interrompu,  le  volume  d'air  admis  n'est  guère 
que  de  42  mètres  cubes  par  beure  et  par  Ht  à  la  vitesse  de 
62  tours  de  la  machine. 
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Ce  point  très-important  dn  débat  réduit,  il  est  vrai,  de 
beaucoup  les  avantages  attribués  au  système  de  ventilation 
par  insufflation  ;  mais  il  était  indispensable  de  cberchtr  i 
réclaircir  et  de  montrer  dans  quelles  limites  on  doit  res- 
treindre les  résultats  que  Ton  peut  en  obtenir. 

848.  Évacuation  de  Vair  par  les  conduits  des  salles,— Lorsque 
le  temps  est  calme  et  que  les  portes  et  les  fenêtres  sont 
fermées,  l'évacuation  de  l'air  vicié  se  fait  régulièrement, 
ainsi  que  le  montrent  les  résultats  suivants  obtenus  par 
MM.  Trélat  et  Peligot  : 
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Malgré  quelques  divergences  assez  notables  dans  les  résul- 
tats précédents^  on  doit  regarder  l'éyacuation  de  Tair  comme 
aussi  régulièrement  établie  qu'on  peut  le  désirer,  quand  le 
temps  est  calme  et  les  portes  ou  les  fenêtres  fermées. 

Mais  il  n*en  est  plus  à  beaucoup  près  de  même  quand  ces 
orifices  sont  ouverts,  ainsi  qu*on  le  verra  un  peu  plus  loin. 

849.  Expériences  de  1861  mr  Vévacuation  de  Vair  vidé,-- 
MM.  Leblanc  et  Ser  ont  aussi  fait  des  expériences  sur  rêva- 
cuation  de  l'air  vicié  dans  les  pavillons  ventilés  par  insuflia- 
tion  en  observant  les  volumes  d'air  sortis  par  la  cheminée 
générale  d'appel,  soit  quand  la  machine  fonctionnait  seule, 
soit  quand  son  action  était  aidée  par  la  combustion  du  gaz, 
soit  enfin  quand  le  gaz  et  la  ventilation  naturelle  agissaient 
seuls. 

Les  résultats  de  ces  observations  sont  résumés  dans  le 
tableau  suivant,  dans  lequel  les  volumes  par  heure  et  par  lit 
ont  été  calculés  pour  le  nombre  normal  de  102  lits  par 
pavillon. 
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850.  Conséquences  des  résultats  précédents.  —  Les  expérien- 
ces de  MM.  Leblanc  et  Ser,  faites  pendant  le  printemps,  alors 
que  la  température  extérieure  était  généralement  de  14»  au- 
dessus  de  zéro,  ont  fourni  pour  les  volumes  d'air  évacué  par 
la  cheminée  générale  les  valeurs  moyennes  suivantes  : 

La  machine  fonctionnant  seule 3l"»«,79  j 

Le  gaz  fonctionnant  seul 40'»'«,2of  par  heure 

La  machine  et  le  gaz  fonctionnant  en-  i    et  par  lit. 

semble 53— ,75' 


Dans  le  premier  cas,  Texcés  de  la  température  intérieure 
sur  la  température  extérieure  ayant  été  très-faible,  et  com- 
pris entre  0\4  et  0%1,  Faction  aspiralrice  de  la  cheminée  a  eu 
fort  peu  d*énergie,  et  alors  que  la  machine,  marchant  à  60 
ou  65  tours  en  une  minute,  fournissait  aux  mêmes  jours  plus 
de  40  mètres  cubes  d'air  par  heure  et  par  lit,  il  n'en  sortait 
que  31  à  32  mètres  cubes  par  cette  cheminée. 

Ces  résultats,  bien  inférieurs  à  ceux  que  j'ai  obtenus  dans 
la  saison  d'hiver,  montrent  d'une  manière  évidente  que  l'in- 
sufflation ne  suffit  pas  pour  assurer  l'évacuation,  et  expli- 
quent comment  dans  ces  pavillons  il  règne  presque  toujours 
une  plus  mauvaise  odeur  que  dans  ceux  où  la  ventilation  est 
faite  par  l'aspiration  plus  énergique  d'une  cheminée  chauffée. 

Quand  le  gaz  fonctionnait  seul  et  déterminait  dans  cette 
cheminée  un  excès  de  température  de  42  à  47^  sur  celle  de 
l'air  extérieur,  le  volume  d'air  évacué  par  heure  et  par  lit 
s'est  élevé  à  40"»%29.  Il  a  donc  été  supérieur  de  8" %50  par 
lit  à  ce  que  produisait  la  machine.  La  dépense  de  gaz  a  été 
de  8  mètres  cubes  par  heure;  ce  qui,  à  0',15  le  mètre  cube, 
a  coûté  l',20.  Par  conséquent,  l'évacuation  moyenne  de 
4110"'*''  à  zéro  par  heure  a  coûté  dans  ces  expériences  l',20 
par  heure,  tandis  que,  pour  le  charbon  seul,  la  machine 
qui,  à  65  tours  en  r,  développe  une  force  de  6  chevaux  au 
moins  ne  produit  que  l'évacuation  de  3243  mètres  cubes 
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par  heure,  consomme  environ  4  kilogrammes  de  houille 
par  force  de  cheval  et  par  heure,  ce  qui  n'équivaut  qu*à  une 
dépense  de 

^ —  =r  o',344  par  pavjllon  ; 

et,  pour  4110  mètres  cubes,  s^élèyerait  à 
|i5xo.,344=0',437; 

à  quoi  il  faut  ajouter  les  salaires  du  mécanicien  et  du  chauf- 
feur, ainsi  que  les  frais  d'entretien. 

Il  faut  remarquer  que  la  température  dans  la  cheminée 
était  très-élevée  et  supérieure  de  42  à  47*  à  celle  de  l'air  ex- 
térieur. Cependant,  par  suite  de  la  construction  de  cette  che- 
minée en  zinc,  de  sa  faible  hauteur  et  de  la  disposition 
peu  convenable  des  conduits,  qui  y  amènent  l'air  vicié,  le 
volume  d'air  évacué  ne  s'est  élevé  qu'à  40"«,29  par  heure  et 
par  lit,  tandis  que  dans  les  pavillons  ventilés  par  aspiration, 
dont  la  cheminée  en  briques  est  plus  haute,  un  excès  de 
température  de  20  à  25*  suffit,  comme  on  le  verra,  pour 
déterminer  une  évacuation  de  60  à  70  mètres  cubes  par 
heure  et  par  lit  en  toute  saison.  Les  autres  dispositions  des 
conduits  verticaux  d'évacuation  étant  d'ailleurs  les  mêmes 
dans  les  deux  groupes,  il  y  aurait  donc  lieu  de  modifier  les 
cheminées  et  les  conduits  d'accès  dans  les  pavillons  ventilés 
par  insufflation.  En  y  joignant  une  circulation  de  vapeur,  on 
y  assurerait  l'énergie  et  la  régularité  de  l'appel. 

Quant  aux  expériences  où  la  machine  et  le  gaz  fonction- 
naient simultanément,  elles  ont  donné  pour  le  volume  d'air 
évacué  par  heure  et  par  lit  53—*,75  ramenés  à  zéro,  ce  qui 
se  rapproche  des  résultats  que  j'ai  obtenus  dans  des  condi- 
tions analogues  et  correspond  à  peu  près  au  volume  nor- 
mal de  60  mètres  cubes  à  la  température  des  salles.  Il  y  a 
lieu  d'ailleurs  de  faire  la  même  observation  relativement  à  la 
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construction  défectoense  de  la  cheminée,  qui  ne  permet  pas 
d'utiliser  avantageusement  la  chaleur  déTcloppée. 

881    ElTets  de  rimufflation  sur  la  différence  des  pressim 
extérieure  et  intérieure.  -  Quelques  personnes  avaient  pens^ 
que,  par  suite  de  l'affluence  forcée  de  l'air  dans  les  saU^,  û 
deviat  s'y  établir  habituellement  un  léger  excédant  de  la 
pression  intérieure  sur  la  pression  extérieure,  ce  qu.,  à  éto 
Sormal.  s'opposerait  aux  entrées  d'air  par  les  Portes  et  p^ 
L  fenêtres,  et  poumut  avoir  en  certains  cas  une  mfluen^^ 
hygiénique  favorable.  Ce  dernier  point  étant  hors  de  noU^e 
compétence,  nous  ne  nous  en  occuperons  pas.  D'autres  ^. 
sonnes,  au  contraire,  ont  manifesté  la  cramte  que.  par  sm  e 
même  de  cet  excès  de  la  pression  intérieure,  l'ouvertu.e^ 
cidentelle  des  portes  et  des  fenêtres.  P'-^l^ng^^/.'^^f   "^^ 
la  nuit  pendant  l'été,  n'apportât  à  la  régularité  de  la  venUl 
tion  un  trouble  notable  et  n'occasionnât  même  parfo^  la 
rentrée  de  l'air  vicié,  déjà  engagé  dans  les  condmts  d  éva- 


cuation. 


Parmi  ces  opinions  si  différentes,  l'expérience  seule  pou 
vait  prononcer,  et  encore  fallait-il  s'attendre  que  ses  résulte^ 
pourraient  être  influencés  contradictoirement  par  diverse 
circonstances.  Consultons-la  donc. 

a»2.  Observations  sur  la  différence  des  pressions  exUri^r' 
et  inUrieure.  -  Et  d'abord,  examinons  s'il  se  produit  ^^"^ 
les  salles  où  arrive  l'air  insufflé  un  excès  de  la  pression 
térieure  sur  la  pression  extérieure. 

Le  moyen  ordinaire  à  employer  en  pared  cas  est  I  usage  a 
manomètre;  mais,  ici,  les  différences  de  pression  sont 
faibles  que  l'appareil  cesse  d'être  sensible,  à  moins  qu  on 
recoure  à  des  dispositions  particulières  analogues  â  ceu 
qu'a  employées  M.  Grassi.  *  ««rim 

Il  a  fait  construire  un  manomètre  à  éther,  formé  par 
long  tube  en  U,  dont  la  branche  horizontale  traversau  ^^ 
des  croisées  de  la  saUe  Saint-Augustin  (paviUon  n  w. 
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sorte  que  Tune  des  branches  verticales  communiquait  avec 
Tair  extérieur,  et  l'autre  avec  Tintérieur  de  la  salle. 

La  température  intérieure  étant  de  18*,  et  celle  de  Texte* 
rieur  de  3^5^  toutes  les  portes  et  fenêtres  fermées,  et  la  ven- 
tilation marchant  comme  à  l'ordinaire,  on  a  observé  les  ré- 
sultats suivants  : 


DISPOSITIONS 

PRISBS. 

EXCES  OBSERVÉS 

DE  LA  PRESSION  EZTÉRIIURE  SUR  LÀ  PRBSSIOIff  INTiBIBURB 

Portes  et  fenêtres 
fermées,  canaux 
d'évacuation  ou- 
verts   

après  15' 
après  4(y 
après  GO' 
après  75' 

mill. 
0,58 

0,56 
0,40 
0,38 
0,26 

miU. 
0,64 

0,52 
0,40 
0,39 
0,28 

mill. 
0,60 

0,56 
0,40 
0,35 
0,28 

mill. 

» 
0,42 
0,32 
0,24 

/    mill. 
S      0,  61 

1 

i  i  0,  55 

''  1  0,405 

f   0,  36 

l  0,  26 

Portes    et    fenê- 
tres fermées,  ca- 
naux   li'évacua- 
tion  boucnés. . 

Ainsi,  malgré  la  fermeture  des  porles  et  des  fenêtres,  et 
même  malgré  celle  de  tous  les  conduits  d'évacuation,  la 
pression  extérieure  a  toujours  été  supérieure  à  la  pression 
intérieure,  et  la  cessation  de  Tévacuation  pendant  75'  n*a  fait 
diminuer  cet  excès  que  d'une  très-faible  quantité. 

8S5.  L'évacuation  de  Vair  des  salles  ne  se  fait  que  par  appel. 
—  Quelque  minime  que  soit  d'ailleurs  cet  excédant  de  la  pres- 
sion extérieure,  il  suffit  pour  prouver  que,  malgré  l'action 
énergique  du  ventilateur,  il  ne  se  produit  dans  les  salles  au- 
cune pression  appréciable  en  sus  de  l'air  extérieur,  et  que 
dès  lors  la  sortie  de  l'air  des  salles  par  les  tuyaux  d'évacua'» 
tion  se  fait  par  appel,  et  non  par  pulsion  de  l'intérieur  à  l'ex- 
térieur. Ainsi  donc  une  partie  des  avantages  attribués  à  Fin* 
sufQation  disparaît,  et  le  ventilateur,  tel  qu'il  a  été  installé, 
ne  sert  en  rien  ou  à  peu  près  à  l'évacuation  de  l'air  introduit 
dans  les  salles. 

2S4.  Rentrées  d^air  extérieur.  —  Mais  il  y  a  plus  :  au  lieu 


3:i  wiÀMEf  cùmtiMJLnr 

1^1  se  ^T^.iu-fii  iis  scr::es  fiîr  par  les  joints  des  feoëlres, 
q-ian»!  !t.5  -r^r-ifs  scc-i  t*irzLèKS.  il  a  été  constaté  à  diverses 
rrcn^es  p»^  ijTcrîn:*  ciàerritcurs  qu'd  y  a  des  rentrées. 
A.CS.  IL  Oi-fcriî  1:.  ZATÇ  î2t  -ie  son  mémoire,  que  «  dans  lœ 
cinxcscocces  jnjVçTife?  i  ciiiLes  des  expériences  précédentes, 
la  pnîssoc  'j::^r«îur«  ie^  siles  est  toujours  plus  laible  que 
la  pnîSô^L  a  exjeneun;  ;  aussi  ïL  arrixe  alors,  comme  il  était 
Êicile  de  !e  pr^fv.jir,  *pe  Tilr  e\:êrieur  tend  à  pénétrer  dans 
Il  s^ie.  E  s;-:".::  Tir^rx-her  Li  main  d'un  des  joints  des  croi- 
sées peur  senir  T^z^r^îss^cn  Je  Tàir  froid;  en  approchant  la 
flaxaie  J*ar:e  Icc^ie.  eCe  est  ié\:te  et  repoussée  du  côté  de 
la  salle;  en  ecrr'cuvnut  Itcêrement  une  croisée,  et  présen- 
tant à  la  partie  ;::ferîtun»  un  anémomètre,  on  reconnaît  de 
suite  un  couri::t  Tenant  de  re\têrieur.  » 

Ceci  est  p^irialtement  exact,  ei  Ton  se  demande  seulement 
comment^  a^^rès  avoir  lui-même  constaté  de  pareils  Taits,  un 
observateur  aussi  iniellîcent  a  pu  admettre,  an  contraire, 
qu'il  sortait  fvar  les  joints  des  portes  et  des  fenêtres  des  quan- 
tités d^air  aussi  considérables  qu*il  Ta  supposé. 

Car  ce  n*est  pas  seulement  quand  il  y  a  une  différence 
considérable  entre  les  temi^ratures  extérieure  et  intérieure 
que  les  effets  signalés  ci-dessus  se  produisent  ;  nous  les  avons 
observés,  à  deux  reprises  différentes,  dans  les  circonslances 
suivantes  : 

Le  25  avril  1860,  par  un  temps  assez  calme  et  une  tempé- 
rature extérieure  de  15*,  dans  une  visite  que  j'ai  faite  à  Th*- 
pital  Lariboisière  avec  H.  Tresca,  sous-directeur  du  Con- 
servatoire impérial  des  arts  et  métiers,  nous  avons  constaté, 
en  examinant  plusieurs  fenêtres,  qu*à  quelques-unes  Ton 
pouvait  sentir  à  la  main  la  rentrée  de  filets  d'air  froid  ;  puis 
en  ouvrant  successivement  plusieurs  fenêtres  sur  les  côtés 
opposés  du  bfttiment,  en  les  entre-bàillant,  et  en  présentant 
devant  l'ouverture  de  légers  ballons  en  caoutchouc  remplis 
de  gaz  hydrogène,  nous  avons  généralement  observé  qu'aux 
fenêtres  et  aux  grandes  portes,  ainsi  entr'ouvertes,  il  y  avait 
rentrée  d'air  par  le  bas  jusqu'à  la  hauteur  de  1",80  à  ^'^fiO 
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au-dessus  du  sol,  et  au  contraire  sortie  dans  la  partie  supé- 
rieure :  effet  facile  à  expliquer,  puisque  Tair  chaud,  après 
8*étre  élevé  au  plafond  et  s'être  dirigé  vers  les  murs  et  les 
fenêtres,  où  il  se  refroidit  ordinairement,  trouvant  une  issue 
facile  et  directe,  doit  naturellement  s'échapper. 

Le  2  mai  1860,  je  me  suis  de  nouveau  rendu  à  cet  hôpital, 
accompagné  ce  jour-là  de  MM.  E.  Trélat  et  H.  Péligot,\ux- 
quels  on  doit  les  intéressantes  expériences  dont  une  partie 
déjà  a  été  citée.  Le  temps  était  calme,  légèrement  couvert, 
la  température  extérieure  de  14^  En  ouvrant  successivement 
plusieurs  fenêtres  sur  les  faces  opposées  du  pavillon  n""  2, 
ventilé  par  insufflation,  nous  avons  constaté,  sur  deux  fenê- 
tres opposées,  non-seulement  des  rentrées  d'air,  rendues 
visibles,  sur  presque  toute  la  hauteur  des  ouvertures,  à  l'aide 
de  halions  légers,  mais  encore  des  courants  permanents, 
dont  la  vitesse,  mesurée  avec  l'anémomètre,  s'est  élevée  d'un 
côté  à  0",66,  et  de  l'autre  à  O^.QS  par  seconde  environ.  Ce- 
pendant la  ventilation  était  active  et  se  produisait  aux  poêles 
avec  une  vitesse  notablement  plus  grande. 

Un  autre  observateur,  M.  le  colonel  du  génie  Livet,  s'ex- 
prime en  ces  termes  (page  72  de  son  Rapport  lithogra- 
phie) : 

«  Il  est  à  remarquer  que,  bien  que,  sans  contredit,  cette 
action  doive  se  produire  plutôt  dans  le  cas  de  l'appel  de  l'air 
vicié  que  dans  celui  de  l'injection  de  l'air  neuf,  il  n'en  est 
pas  moins  vrai  que,  dans  certaines  circonstances  atmosphé- 
riques assez  fréquentes,  l'air  extérieur  s'introduit  par  les 
joints  des  croisées,  de  sorte  que  si  cette  introduction  pré- 
sente réellement  des  inconvénients,  la  ventilation  mécanique 
ne  doit  pas  trop  s'en  prévaloir  ;  car  elle  n'en  est  pas  exemple, 
ainsi  que  nous  l'avons  reconnu  le  !•'  septembre.  Nous  avons 
même  constaté  à  cette  occasion  un  résultat  assez  inattendu  : 
c'est  que  celte  introduction  d'air  n'avait  pas  lieu  seulement 
d'un  côté  de  la  salle,  comme  on  aurait  pu  le  conjecturer 
d'après  l'action  du  vent  passant  sur  une  des  faces  du  bâti- 
ment, mais  elle  avait  lieu  par  les  deux  faces  opposées,  par 
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toutes  les  croisées,  et  axec  une  ritesse  asseï  notable  pour 
être  constalée  avec  racémomèlrc.  » 

EdSd,  le  î  mai  1S£0,  Taf  pcl  par  les  dieminées  d*èTa- 
cuation  était  assez  fort  pour  qac,  malgré  les  moyens  em- 
plûjés  pour  Tentiler  les  lieux  d*aisaDces,  Todeur  pénétrât 
dans  rune  dts  salks,  et  presque  jusqu^aa  milieu  de  sa  lon- 
gueur. 

Par  toutes  ces  ob^rrations,  Q  nous  semble  donc  établi 
qu'il  y  a  en  général  peu  ou  pomt  de  tendance  à  la  sortie 
de  Fair  des  salles  des  pavillons  Tentilés  par  insufflation, 
quand  les  portes  et  fcDctres  sont  fermées  à  la  manière 
ordinaire;  qu'il  y  a  plutôt  sourent  tendance  à  la  rentrée  de 
Tair,  lorsque  les  fenêtres  sont  entr'ouvertes  ;  et  que  ce  n'est 
que  quand  les  portes  et  les  fenêtres  sont  tout  à  fait  ouTertes 
qu'elles  peuvent  exercer  ime  influence  notable  sur  la  venti- 
la lion. 

2o3.  Pimtrûs  tfalr  vicli protîuiuspar  Fourerture  d€s fenêtres, 
—  Mais  quelle  est  alors  celte  influence?  Est-elle  favorable 
ou  nuisible  à  la  ventilation?  Y  apporle-t-cUe  un  trouble 
plus  ou  moins  considérable?  Peut-elle  même  aller  jusqu'à 
faire  rentrer  dans  les  salles  Tair  vicié  engagé  dans  les  con- 
duits d'évacuation?  C'est  ce  que  vont  nous  apprendre  les 
expériences. 

M.  Grassi  rapporte  les  deux  expériences  suivantes  : 

1»  décembre  185o. 

Température  de  la  salle  19«  5';  température  de  Tair  extérieur,  5*. 

Volnmes  d'aîr  sortis 
•  par  Toriace  n*  4, 

ea  noe  haire. 

Portes  et  croisées  fermées 222"'* 

Deui  croisées  Toisi nés  de  Torifice  ouvertes 125 

Les  deux  croisées  précédentes  et  deux  autres  en  face  oa- 

vertes 158 

Les  deux  croisées  en  face  ourertes 165 


DES  DIVERS  SYSTÈMES  DE  TENTIUTION.  395 

4  aYTil  1856. 
(L'auteur  n'indique  pas  les  températures.) 

Volâmes  d'air  écoulés 

par  heure 

par  rorlftce  n*  S. 

Portes  et  croisées  fermées 185"*« 

Deux  croisées  n*  4,  vis-à-vis  l'une  de  l'autre,  sont  ouvertes.         94 
On  ferme  ces  deux  croisées,  et  l'on  ouvre  les  deux  croisées 

n*  8,  les  plus  éloigné'es 120 

De  ces  expériences,  l'auteur  conclut  que  Fouverture  des 
portes  et  des  fenêtres  diminue  le  volume  d'air  qui  s'échappe 
par  les  canaux,  mais  que  cet  efict  est  peu  considérable  et  que 
la  ventilation  est  alors  peu  troublée. 

II  a  aussi  reconnu,  par  quelques  expériences,  que  l'ouver- 
ture d'une  porte  diminuait  peu  l'appel  des  cheminées  d'éva» 
cuation. 

Il  n'a  jamais  observé  que  l'air  vicié  engagé  dans  les  canaux 
rentrât  par  l'efTet  des  ouvertures  de  portes  et  de  fenètreSi  et 
conclut  que  c  ces  expériences  prouvent  d'une  manière  bien 
évidente  que  i'air  qui  est  dans  les  canaux  ne  revient  pas  en 
arrière  pour  rentrer  dans  la  salle  quand  on  ouvre  une  ou 
plusieurs  croisées.  » 

Mais  passons  aux  expériences  de  HM.  Trélat  et  Péligot. 

Ces  observateurs  ont  opéré  avec  beaucoup  de  soin,  et  les 
résultats  de  leurs  recherches  sont  résumés  dans  le  tableau 
suivant  : 

11  avrU  1856. 
Pavillon  n«  3. 

OBSEaVATIOKS  SDR  LE  VOLUME  D'aIR  TOTAL  DÉBITÉ  PAR  LA  GHEUI^ÉS 
SUPÉRIEURS. 

Dëbitdelachenittée 
en  une  heure. 


Les  portes  et  les  fenêtres  fermées 7817 

Les  portes  donnant  sur  l'escalier  ouvertes  à  tous  les  étages.       6788 
Deux  portes  et  quatre  fenêtres 4537 


••• 
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Ainsi»  dans  cette  expérience,  l'ouverture  des  portes  a  réduit 
le  volume  d'air  sorti  par  la  cheminée  de 


1029  ".•,    ou  environ 


7,6' 


et  l'ouverture  de  deux  portes  et  de  quatre  fenêtres  Ta  réduit 
de 

3280  ".S    OU  de    ^. 


EXPÉRIENCE  DE  NUIT,  LE    10  AVRIL  1856. 

(PaTiUon  n«  2.) 


Toutes  les  fenêtres  fermées. 


"Deux  fenêtres  ouvertes  au 
rez-de-chaussée 

Deux  fenêtres  ouvertes  au 
l**  éUge 

Deux  fenêtres  ouvertes  au 
2*  étage 


(Bez-de-chaussée. 
1"  éUge 
2«  étage 

(  Rez-de-chaussée. 

<  1"  étage 

(  2*  étage 

ÎRez-de^haussée. 
!•'  étage 
2*  étage 

!  Rez-de-chaussée. 
1"  étoge 
2*  éUge 


Il  résulte  de  ces  expériences  que  l'ouverture  de  deux  fe- 
nêtres pendant  une  nuit  de  printemps  réduit  presque  des 
deux  tiers  le  volume  d'air  qui  sort  par  les  cheminées  d'appel. 

a»e.  Observations  de  MM.  E.  Triîat  et  Piligot.  —  Mais  ce  qui 
est  bien  plus  grave,  c'est  que  MM.  Trélat  et  Peligot  ont  con- 
staté pendant  celte  expérience  de  nuit  que  non-seulement  il 
7  avait  eu  souvent  des  arrêts  dans  la  ventilation,  mais  encore 
refoulement  de  Pair  vicié  déjà  introduit  dans  les  cheminées 
vers  l'intérieur  des  salles. 
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Ce  fait  étant  d'une  grande  importance  dans  la  question  qui 
nous  occupe,  je  crois  devoir  reproduire  ici  textuellement 
toute  une  série  d'obser>'ations  faites  par  ces  expérimenta- 
teurs par  Textrait  suivant  de  leur  rapport  : 

Expériencesdu  7  avril  1856. — «  Reportons-nous  à  la  première 
expérience  relative  à  la  deuxième  question  {Influence  de  Fim* 
verture  des  fenêtres).  Nous  avons  trouvé,  toutes  portes  et  fenê- 
tres fermées,  pour  les  volumes  d*air  écoulés  par  les  canaux 
du  premier  étage  du  pavillon  n"*  4,  les  nombres  suivants  : 

XXPÉRIENCES  DU  7    AVRIL    1856. 


ORIFICE  NM. 


m.c. 
115,00 


m.c. 
118,00 


ORIFICE  N*  5. 


NORD. 


me. 

112,00 


m.c. 
106,00 


ORIFICE  N*  9. 


NORD. 


m.c. 
104,00 


SUD. 


m.c. 
122,00 


m.c. 
113 


ii 


m.c.      m.c, 
2034,00  63,60 


lî 


Ces  nombres  deviennent ,  en  ouvrant  la  5*  fenêtre  nord: 
*52,19|    82,941*99:391     50,05|  *77 ,94|    45,49]    68    il224,00|38,25 

En  ouvrant  la  4*  fenêtre  nord  et  la  5*  sud  : 
*61,42|    33,701  *32,37|    55,61|    33,37|    21,08|  39,421  709,56(22,16 

En  ouvrant  les  deux  5"  fenêtres  et  les  deux  4**: 
M6,65|  ♦38,301  ♦62,901  *36,07l     16,10|  *20,161  31,37|  564,66117,64 

Mêmes  conditions,  2*  expérience. 
*0,93|    22,501     "3,141     14,40[    54,001     34,201  20,171  363,06111,34 


c  Pendant  cette  série  d*expériences,  il  7  a  eu  souvent  des 
arrêts  dans  la  ventilation;  c'est  ce  qui  est  indiqué  par  le 
signe  *  ;  les  chiffres  soulignés  indiquent  quMl  y  a  eu  non- 
seulement  arrêt,  mais  même  refoulement;  ainsi,  le  chiffre 
22"«,50  signifie  que,  pendant  cette  expérience,  Tanémo- 
mètre,  placé  devant  Torifice  n?  1  du  côté  sud,  a  marché  en 
sens  contraire  avec  une  vitesse  correspondante  à  un  débit  de 
22"'«,50  d'air  refoulé  par  l'orifice  en  une  heure. 
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4*  SZPÉBIBNCB.  —  10  AVBIL  1S56.  —  PaVUXON  H*  4,  1*  ÉTIOC. 

La  4'  femfttre  nord  et  la  &*  sud  sont  oarertes. 

m.cpftr  heure* 

Volumes  d'air  débités  par  les  poêles ....    n*  1  802 ,  53 

Idem  ....    n*  2  531 ,29 

Idem  ....    n*3  485,16 

Idm  ....    n*4  492,67 

Yolome  total  poar  la  salle. . .    2311 ,70 
ou  par  lit  72»*,24. 

«  Or  les  difiTérents  orifices  d*éTacuation  ne  débitent  que 

738-«,70,  et  par  lit,  23-«,07. 

différence ,  oa  volume  sortant  par  les  fenêtres  ouvertes  et 
les  fissures  des  autres, 

1573-SOO,  OU  par  lit,  49--«,16.  » 

Ces  observateurs  concluent  en  ces  termes  : 

c  Par  l'ouverture  d'une  ou  de  plusieurs  fenêtres  des  deux 
cêtés  d'une  salle,  la  sortie  de  l'air  n'a  pas  lieu  d'une  manière 
régulière  par  les  canaux  d'évacuation;  l'air  s'écbappc  plus 
facilement  par  les  grandes  baies  qui  lui  sont  offertes,  et  dé- 
termine des  courants  qui  peuvent  créer  des  appels  latéraux 
alimentés  par  les  bouches  d'évacuation  voisines  :  il  peut  alors 
y  avoir  retour  d'air  par  les  canaux  d'évacuation.  » 

Ces  conséquences  sont  graves,  et  M.  Grassi  ne  se  le  dissi- 
mulait pas,  car  il  disait  :  «  Si  le  fait  existait  réellement,  il 
faudrait  renoncer  au  système,  car  il  est  impossible  d'éviter 
l'ouverture  très-fréquente  des  portes  et  quelquefois  des  fe- 
nêtres. » 

Mais,  quoique  le  fait  existe,  nous  ne  pousserons  pas  nos 
conclusions  aussi  loin,  et  nous  nous  bornerons  à  faire  remar- 
quer que,  d'après  les  réflexions  et  les  observations  expri- 
mées au  n*  S5i,  la  sortie  de  l'air  des  salles  n'ayant  lien  qne 
par  reflet  de  l'appel  des  canaux  d'évacuation  et  de  leur  che- 
minée, il  devient  évident  que  cet  appel,  tel  qu'il  a  été  orga- 
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nisé,  est  insuffisant,  malgré  la  puissance  de  Tappareil  mo- 
teur des  ventilateurs. 

887.  Ventilation  cTiU.  —  Les  observateurs  que  nous  avons 
cités  ne  nous  ont  fourni  à  ce  sujet  aucun  résultat.  Us  ont 
implicitement  admis,  pour  cette  partie  importante  de  la 
question,  que  toute  la  quantité  d*air  introduite  dans  Tartère 
principale  par  le  ventilateur  arrivait  et  se  distribuait  dans 
les  salles  Tété  comme  l'hiver,  et  que  Tair  vicié  s'échappait 
convenablement  et  régulièrement  aussi  par  suite  de  l'action 
impulsive  de  l'appareil  mécanique. 

Mais  puisqu'il  est  démontré  par  la  discussion  des  expé- 
riences précédentes  : 

1*  Que,  dans  l'hiver,  une  portion  seulement  de  cet  air  ar- 
rivant dans  les  salles,  bien  que  les  appareils  mécaniques 
fussent  aidés  par  l'aspiration  que  produisent  la  chaleur 
des  poêles  et  celle  des  salles,  le  volume  d'air  affluent  et 
celui  de  l'air  sortant  n'excédaient  alors  que  d'une  assez 
faible  quantité  le  volume  exigé  ; 

2"^  Que  cette  afDuence  de  l'air  ne  produisait  dans  les  salles 
aucun  excès  de  la  pression  intérieure  sur  la  pression 
extérieure,  et  qu'il  y  avait  plutôt  une  différence  en  sens 
inverse; 

3»  Que  par  conséquent  l'évacuation  de  Taîr  par  les  chemi- 
nées d'appel  n'était  déterminée  que  par  l'appel  des  con- 
duits d'évacuation  et  de  la  cheminée  supérieure. 

U  nous  semble  rationnel  d'en  conclure  que  ce  dernier 
appel  étant,  ainsi  que  celui  du  poêle,  à  très  peu  près  annulé 
l'été,  par  suite  de  l'égalité  de  la  température  à  l'intérieur  et 
à  l'extérieur,  il  y  a  tout  lieu  de  penser  que  la  ventilation 
d'été  doit  être,  du  moins  quant  à  l'évacuation  de  l'air  vicié, 
très-inférieure  à  celle  de  l'hiver,  puisque  cela  arrive  même, 
comme  on  le  verra  dans  les  pavillons  ventilés  par  l'aspira- 
tion que  produit  une  cheminée  d'appel  échaufféei  quand  on 
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n*apporte  pas  beaucoup  de  soin  à  en  élever  la  température 
au  degré  nécessaire. 

Il  était  donc  regrettable  que  cette  partie  des  éludes  faites 
jusqu'ici  fût  restée  incomplète,  et  il  me  parut  fort  désirable 
que  cette  lacune  fût  comblée,  car,  jusqu'à  plus  ample  infor- 
mation» nous  ne  pouvions  regarder  cette  partie  de  la  ques- 
tion de  la  ventilation  comme  résolue  d'une  manière  satis- 
faisante par  le  système  de  la  ventilation  par  insufilation. 
Pai  cherché  à  suppléer  à  cette  lacune  par  les  expériences 
suivantes,  par  lesquelles  je  me  suis  aussi  proposé  d'examiner 
quelques  autres  questions  importantes. 

2S8.  Expériences  faites  en  1860  et  1861.  —  A  l'époque  où 
je  fus  appelé  à  m'occuper  de  nouveau  de  la  question  de  la 
ventilation,  pressé  par  la  nécessité  de  donner  une  solution 
pour  les  projets  de  chauffage  et  de  ventilation  des  nouveaux 
b&timents  du  palais  de  justice,  j'avais  dû  me  borner  à  étudier 
et  à  discuter  les  résultats  des  expériences  faites  par  divers 
observateurs,  et  je  n'avais  pu  entreprendre  moi-même  au- 
cune série  de  recherches  sur  quelques  points  encore  dou- 
teux de  la  question. 

Tai  repris  plus  tard  cette  étude,  et  j'ai  fait  exécuter  sous 
ma  direction  plusieurs  séries  d'expériences  dont  une  partie 
a  déjà  été  publiée  dans  les  Annales  du  Conservatoire.  Je 
les  rapporterai  ici  dans  l'ordre  qui  convient  à  l'examen  delà 
question. 

8^9.  Comparaison  de  r influence  des  effets  de  la  chaleur  ou  de 
Faspiration,  et  de  ceux  de  Vinsufflation  dans  Vintroduction  de 
Vair.  —  Les  expériences  dont  j'ai  rapporté  et  discuté  les  ré- 
sultats dans  les  numéros  précédents  ont  mis  en  évidence  la 
différence  considérable  qui  existe  entre  le  volume  d'air  réel- 
lement introduit  dans  les  salles  à  travers  les  poêles  et  ceux 
que  les  ventilateurs  aspirent  et  refoulent  à  l'origine  des  con- 
duites. Les  explications  plus  ou  moins  ingénieuses  que  l'on 
a  cherché  à  donner  de  cette  différence  et  pour  permettre 
d'admettre  que  cet  air,  mis  en  mouvement  par  l'appareil 
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mécanique,  arrivait  en  réalité  dans  les  salles  par  d*aulrcs 
voies  que  ces  poêles,  ne  m*ont  pas  paru  pouvoir  résister  à 
une  discussion  sérieuse,  et  je  ne  crois  pas  qu'aujourd'hui 
l'on  voulût  de  nouveau  en  maintenir  l'exactitude. 

Mais  il  y  avait  un  autre  côté  de  la  question  qui  n'avait  point 
été  abordé  et  qui  me  paraissait  d*une  grande  importance. 

L'excès  de  la  température  qui  s'établit  dans  les  poêles  et 
dans  la  salle  sur  celle  qui  u  lieu  à  l'extérieur  doit  incontes- 
tablement, en  toute  saison,  déterminer,  par  les  conduits  de 
refoulement  de  l'air  et  même  par  la  cheminée  du  clocher, 
un  appel  plus  ou  moins  énergique.  D'une  autre  part,  puisque, 
comme  on  Ta  vu  au  n""  250,  la  pression  extérieure  de  l'air 
reste  toujours  supérieure  à  la  pression  intérieure  des  salles, 
il  s'ensuit,  comme  nous  l'avons  aussi  indiqué,  que  l'évacua- 
tion de  l'air  vicié  a  lieu  par  appel  et  non  par  refoulement. 

U  était  donc  important  de  constater,  par  des  expériences 
directes,  quelles  pouvaient  être,  dans  les  mouvements  de  l'air, 
la  part  proportionnelle  de  l'appareil  mécanique  et  celle  de 
l'aspiration  due  à  la  simple  différence  des  températures. 

Pour  7  parvenir,  deux  sortes  d'expériences  m'ont  paru  né- 
cessaires : 

1<*  Déterminer  directement,  par  l'observation  des  volu- 
mes d'air  écoulés  par  la  cheminée  générale  d'évacuation,  la 
part  proportionnelle  du  ventilateur,  en  observant  ces  volu- 
mes le  même  jour  et  dans  les  mêmes  conditions  de  tempéra- 
ture, soit  quand  le  ventilateur  fonctionne,  soit  quand  il  est 
arrêté. 

S"*. Déterminer  de  même,  par  l'observation  des  volumes 
d'air  introduits  par  un  poêle,  la  part  proportionnelle  du  ven- 
tilateur et  celle  de  l'aspiration . 

900.  Part  proportionnelle  du  vetuUateur  dans  Févacuation 
de  Vair  vicié  par  la  chemviée  générale,  —  Pour  la  solution  de 
la  première  question,  l'on  a  procédé  ainsi  qu'il  suit,  eti  répé- 
tant les  expériences  à  sept  reprises  différentes. 

VENT.  I.  26 
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S61.  Comiquences  des  résultats  contenus  dans  le  tahkau  pré- 
cédent.—Vensemhle  des  obsenrations,  dont  les  résultats  sont 
consignés  dans  le  tableau  précédent,  montre  que  Teffet  du 
ventilateur  agissant  par  insufflation  est  beaucoup  moins  con- 
sidérable qu'on  ne  Kavait  supposé. 

Il  était  bien  évident,  d'après  les  discussions  précédentes  de 
tous  les  résultats  des  diverses  observations,  que  l'évacuation 
de  l'air  des  salles  par  les  cbeminées  n'était  due,  comme  nous 
l'avons  dit  plus  haut,  qu'à  l'aspiration  produite  parles  diïïé- 
reuces  de  température,  et  d'un  autre  côté  il  n'était  pas  con- 
testable que  le  ventilateur  devait  aussi  y  contribuer  dans  une 
certaine  proportion. 

Mais  il  était  dirficile  de  penser  que  la  part  de  cet  appareil 
dans  le  produit  total  de  la  ventilation  générale  ne  s'éicTàt 
en  moyenne  qu'à  0,149,  soit  0,15  et  restât  même  souvent 
au-dessous  de  cette  proportion. 

Aussi  n'ai-je  pas  été,  en  ce  qui  me  concerne,  médiocrement 
surpris  de  ce  résultat  si  tranché,  et  me  suis-je  cru  obligé  de 
répéter  l'expérience  à  plusieurs  reprises  et  d'en  faire  con- 
stater les  résultats  par  la  commission  chargée  d'examiner 
les  projets  présentés  pour  le  chauffage  et  la  ventilation  des 
nouveaux  théâtres ,  en  présence  de  laquelle  ils  ont  dopni 
des  résultats  encore  inférieurs  à  la  moyenne  générale. 

Il  est  important  de  faire  remarquer  que  la  cheminée  géné- 
rale d'évacuation  de  ces  pavillons  est  en  zinc,  sans  aucune 
garniture  intérieure  qui  s'oppose  à  son  refroidissement,  ce 
qui  est  une  faute  grave  de  construction  pour  un  appareil  de 
ventilation.  Il  en  est  jésuite  que,  dans  les  expériences  qui 
ont  été  faites  par  un  temps  assez  froid,  l'air  des  salles,  en 
traversant  cette  cheminée,  perdait  une  partie  notable  de  sa 
chaleur,  augmentait  de  densité,  et  que  l'action  de  la  ventila- 
tion naturelle  a  été  très-notablement  diminuée  par  ces  cir- 
constances défavorables. 

Si,  au  contraire,  la  cheminée  avait  été  plus  élevée  et  pré- 
servée contre  les  refroidissements  par  une  cheminée  inté« 
rieure  en  maçonnerie,  l'air  s'y  serait  beaucoup  moins  rc- 
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froidi;  si,  de  plus,  ce  qui  était  et  ce  qui  est  encore  facile 
aujourd'hui,  la  cheminée  avait  contenu  un  récipient  d'eau 
chaufTée  par  circulation  de  vapeur  comme  les  poêles  des 
salles,  la  température  de  l'air  affluent  des  salles  se  serait 
élevée  dans  cette  cheminée,  au  lieu  de  s'y  abaisser,  et  l'aspi- 
ration aurait  acquis  plus  de  puissance. 

II  est  donc  permis  de  penser  que  rien  ne  serait  plus  facile 
que  d'accrottre,  à  très-peu  de  frais,  l'action  de  l'aspiration 
par  rapport  à  celle  du  ventilateur,  et  l'on  verra  plus  loin,  par 
les  résultats  des  expériences  faites  dans  la  saison  d'été',  que 
cela  est  indispensable  pour  évacuer  les  volumes  d'air  fixés 
par  les  conditions  des  marchés. 

Il  y  a  de  plus  lieu  d'ajouter  que,  dans  les  expériences  pré- 
cédentes, lorsque  le  ventilateur  était  arrêté,  l'air  extérieur, 
pour  arriver  aux  poêles,  était  encore  obligé  de  descendre, 
comme  dans  le  cas  où  le  ventilateur  fonctionnait,  par  la  che- 
minée du  clocher,  traversait  le  ventilateur  arrêté,  et  parcou- 
rait tous  les  conduits  si  compliqués  qu'avait  nécessités  l'ap- 
pareil mécanique.  Cela  prouve  d'abord  que  l'aspiration  seule 
suffirait  pour  faire  arriver  l'air  nouveau  par  cette  cheminée, 
si  on  le  croyait  nécessaire;  et  de  plus  il  est  évident  que  si 
l'on  renonçait  à  l'emploi  du  ventilateur,  on  poivrait  sup- 
primer toute  cette  circulation  et  amener  directement  l'air 
aux  poêles  de  chauflage  par  des  prises  d'air  faites  dans  les 
faces  du  bâtiment,  à  chaque  étage,  et  indépendantes  les  unes 
des  autres. 

Par  ces  dispositions,  toutes  les  résistances  au  mouvement 
de  l'air  affluent,  les  pertes  de  force  vive  qu'il  éprouve  dans 
les  conditions  actuelles  seraient  considérablement  diminuées, 
et  je  ne  doute  pas  que  l'on  n'obtint  alors,  dans  les  mêmes  con- 
ditions de  température,  une  affluence  d'air  au  moins  aussi 
considérable  que  par  le  système  compliqué  et  dispendieux 
qui  existe  aujourd'lwi. 

96S.  Volume  iTair  total  extrait  des  salles  du  patHUon  n«  4  de 
VMpital  Lariboisière.  Expériences  d^hiver.  —  Les  résultats  que 
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nous  venons  d'examiner  an  point  de  vne  des  effets  ccmipan* 
lilis  de  ventilation,  dos,  soit  à  la  seole  différence  des  lempë* 
tores,  soit  à  l'action  dn  ventilateur,  nous  fournissent  aussi  des 
conséquences  intéressantes  quant  au  volume  d'air  total  qui 
sort  des  salles  de  cepavOIon. 

La  vitesse  de  la  machine  à  vapeur  n'a  pas  toujours  été  b 
même  ;  et  bien  qu'elle  doive  être  régulièrement  fixée  à  7& 
tours  en  l\  elle  descend  très-souvent  au-dessous,  et  assez  ha» 
bituellement,  pour  économiser  le  combustible»  on  la  réduit 
à  60  et  quelques  tours  en  T,  et  parfois  à  moins  encore. 

C'est  entre  ces  limites  qu'ont  été  faites  les  observatiens 
précédentes,  et  par  les  résultats  qu'elles  ont  fournis  on  voit 
que  le  volume  d*air  moyen  évacué  parla  cheminée  générale 
a  été  par  heure  et  par  lit  de  58-*%90.  Il  s'est  élevé  à  65"*%3a 
lorsque  la  machine  marchait  à  78  tours  en  une  minute  ;  mais 
à  la  vitesse  de  70  tours,  par  un  temps  tm  peu  mou,  alors  que 
la  température  extérieure  était  de  6*  au-dessus  de  léro, 
ee  volume  s'est  abaissé  à  5S  mètres  cubes  par  heure  el 
par  lit* 

On  verra  phis  loin  que  dans  la  saison  d'été  ce  vohime 
est  encore  beaucoup  moindre  et  tout  à  (ait  an-dessous  des 
prévisions. 

265.  D$  Vinfluence  du  vent  sur  la  ventUatUm  générale  dam 
tes  pavillons.  —  Les  expériences  dont  il  vient  d'être  question 
avaient  été  commencées  le  8  décembre  par  un  vent  violent 
de  sud-ouest,  qui,  ayant  amené  de  la  pluie,  força  de  les  m- 
terrompre;  mais  l'on  avait  déjà  pu  faire  une  première  obser- 
vation sur  le  volume  d'air  total  évacué  par  la  cheminée  sous 
Faction  simultanée  de  la  ventilation  natureUe  et  du  ventila* 
teur,  alors  que  la  machine  fonctionnait  à  80  tours  en  une 
minute. 

Ces  expériences  avaient  été  faites  en  observant,  comme  il 
a  été  dit,  la  vitesse  de  l'air  au  centre  de  la  cheminée  et  à 
0^,25  de  ses  parois.  Nous  en  consignons  les  résultats  partiels 
dans  le  tableau  suivant,  parce  qu'ils  montrent  que  dans  cette 
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ebeminée  Ton  pouvait  se  contenter  des  observations  faites 
au  centre. 

La  section  désignée  par  A  était  une  zone  annulaire  de 
0""«,906  de  surface,  et  la  section  B  un  cercle  central  de 
0**^,302  de  surface.  Elles  formaient  ensemble  la.  section 
totale  égale  *  1  «-1,207. 


EXP£RIENC£S  faites  LB  8  DÉCEMBRE   1860  AU  PAVILLON  N»  k 
DE  l'hôpital  LARIBOISURE. 


2S 


NOMBRE 

DE  TOURS 
de  l'anémomètre. 


550 
545 
560 
585 


B     9,12 
I  A     9,54 


M  tu 

S 


m. 
0,95 

0,98 


VOLUitfE  D'AIR 

PASSÉ 

par  la  aaclioB 


m.c. 

m 


0,8 


m.c. 

0,287 


VOLUME  D'AIR 

TOTAL  éCOULÉ 


en 
i  heure. 


1,175 


42,30 


ai  ti 


41,47 


La  formule  de  raoémomètre  était  V=0-,1392  +  0-,08852N. 
La  température  de  Tair  était  de  11*  à  Textérieur,  de  14"  dans  la  che* 
minée  et  de  18*  à  19*  dans  les  salles. 


Les  expériences  précédentes,  ainsi  que  d*autres  dont  il  sera 
parlé  plus  loin,  ayant  montré  que,  dans  des  circonstances 
anologues  de  température  extérieure  et  intérieure,  et  avec 
des  vitesses  notablement  moindres  de  la  machine,  le  volume 
total  d'air  évacué  par  la  cheminée  ne  descendait  pas  an- 
dessous  de  52  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  la  faiblesse 
du  résultat  obtenu  le  8  décembre  ne  peut  être  attribuée  qu'à 
l'action  du  vent  violent  qui  régnait  ce  jour-là,  et  qui,  en 
s'introduisant  sous  le  chapeau  de  la  cheminée,  contrariait 
considérablement  l'action  de  la  ventilation. 

Un  pareU  effet  ne  se  produirait  pas  à  beaucoup  près  au 
même  degré  sur  une  cheminée  plus  haute,  moins  sujette  au 
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refroidissement,  et  encore  moins  si  elle  était  chauffée  à  l'in- 
térieur; ce  qui  montre  non-seulement  raTantage,  mais  même 
la  nécessité  de  cette  dernière  disposition,  quelle  que  soit  d'ail- 
leurs l'opinion  qu'on  ait  de  l'utilité  des  moyens  mécaniques. 
Il  serait  d'ailleurs  bon,  en  tout  cas,  de  surmonter  les  che- 
minées générales  d'évacuation,  comme  on  le  fait  souvent 
pour  les  cheminées  ordinaires,  d'un  chapeau  tournant,  d'une 
mitre  percée  de  trous,  ou  au  moins  d'un  ajutage  allongé, 
qui,  hien  que  diminuant  le  volume  d'air  écoulé,  augmente- 
rait la  vitesse  et  donnerait  plus  de  stabilité  à  l'écoulemeot. 

264.  Influence  du  ventilateur  sur  k  volume  dTair  introduit 
par  les  poiles.  —  Après  avoir  constaté  l'influence  que  raclion 
du  ventilateur  pouvait  exercer  sur  la  ventilation  générale, 
qui  se  compose  du  volume  d'air  entré  par  les  poêles  et  de 
celui  qui  afflue  par  les  portes  et  par  les  fenêtres,  il  était  né- 
cessaire de  chercher  à  reconnaître  Tinfluence  directe  que  le 
yentilateur  pouvait  exercer  sur  le  volume  d'air  fourni  par  les 
poêles,  quoique,  sous  le  rapport  de  l'introduction  par  aspi* 
ration,  l'arrivée  de  l'air  à  ces  poêles  fût  disposée  de  la 
manière  la  plus  défavorable. 

A  cet  effet,  des  expériences  comparatives  ont  été  faites,  le 
Il  janvier  1860,  sur  le  poêle  n**  2  de  la  salle  du  rez-de- 
chaussée  et  sur  le  poêle  n«  S  de  la  salle  du  deuxième  élage 
du  pavillon  n*  4.  La  première  expérience  a  été  exécnlée 
avec  un  anémomètre  dont  la  tare  était  : 

V  =  0'»,36  +  0,086N; 

la  deuxième  avec  Tanémomètre  qui  avait  servi  à  toutes  les 
expériences  précédentes,  et  dont  la  tare  était  : 

V=  0-,1394  +  0,08862N. 

Les  résultats  de  ces  observations  sont  consignés  dans  te 
tableau  suivant. 

Il  est  bon  de  faire  remarquer  que,  dans  ces  expériences, 
les  couYcrcles  des  poêles  avaient  été  enlevés,  afin  de  faciliter 
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autant  que  possible  le  passage  de  Pair,  tandis  que,  dans  le 
service  courant,  la  présence  des  grilles  et  des  couvercles  ré- 
duit la  section  de  passage  de  Tair  dans  le  rapport  de  1,00 
à  0,653*. 

EXPÉRIENCES  DE    VENTILATION  FAITES  A    L'HOPITAL   LARIBOISIÈRS, 
LES  10  ET   11    JAN\'IER   1861,  AU  PAVILLON  N*   4. 


(Sysième  Thomas  et  Laurens. 

) 

TOURS 

d« 

rinémo- 

mètrt 

en  1". 

▼ITESSE 

d«rftireD 
1*. 

VOLUME 

d'air 
écoulé 

CD 

1  taeore. 

TEM 

dftoft 
les 

BALLES. 

PÊRATt 

à 
rezié- 
rieur. 

IRES 

à 
rané- 
moBèi. 

OBSERVATIONS. 

U  janv.^La  mtch 

me  en  mi 

irche  à 

70  tour 

1  en  V. 

10,45         1,06           568         lO*          5»        A3» 

La  section  du  tuyau 
dans  les  deux  séries 
d'expériences 
=  0-^,147. 

La  machtae  arrêtée. 

6,57     1    0,72    1      378    1     19    1      5    |    48 

+ 0,06852 N. 
V=0-,1392 

10  janv.  —  La  machine  fait  74  tours. 

11,20         1,32    1      695    1      »    1      >    1      - 

Y=0-,36+0,086N. 

La  machine  arrêtée. 

4,75         0,77           407           »          »           » 

SOtf .  Examen  des  résultats  contenus  dans  U  tableau  pricident. 


*  u  résulte,  en  effet,  des  mesures  prises  arec  beaucoup  de  soin  par 
H.  £.  Trélat  dans  ses  expériences  sur  ces  appareils,  que  la  somme  des  sec- 
tions de  passtge  des  tubes  éUnt  estimée  à  0**^,147,  celle  des  orifices  carrés 
offerts  par  les  grilles  n'eit  que  de  0"'^,096,  dont  le  rapport  à  la  précédente 
est  0.653. 
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—  L'eipérience  faite  sur  le  poêle  m  S  da  rez-de-chaosséc 
apprend  que  ce  poêle,  par  TefTet  de  la  Tentilation  due  à  la 
difTérence  de  température,  sans  le  concours  du  venlilaleur, 
fournissait,  le  30  janvier,  407  mètres  cubes,  et  qu'avec  le  ven- 
tilateur et  la  ventilation  due  à  la  chaleur  il  donnait  695  mè- 
tres cubes. 

407 
Le  rapport—  =0,59  indique  donc  la  part  de  Tappel  dans 

le  produit  total,  celui  du  ventilateur  étant  ainsi  0,41  du  tout. 
Le  11  janvier,  l'expérience  faite  sur  le  poêle  n*  2  du 
deuxième  étage  du  pavillon  a  donné,  pour  le  volume  d'air 
fourni  par  ce  poêle  : 

Par  l'effet  de  la  ventilation  due  à  la  chaleur  seule..   STS"" 
Avec  le  ventilateur  et  la  ventilation  due  à  la  chaleur.    568** 

378  1 

Le  rapport  ^  =  0,66  montre  que,  dans  ce  cas,  l'appel 

fournissait  les  0,66  de  l'effet  total,  et  le  ventilateur  les  0,34. 

La  moyenne  de  ces  deux  expériences  conduit  à  conclure 
que,  pour  l'arrivée  de  l'air  par  les  poêles,  Faspiration  pro- 
duite par  la  chaleur  contribuait  à  l'effet  pour  les  0,625,  et  la 
ventilation  pour  0,375. 

Si  l'on  se  rappelle  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  des  dis- 
positions tout  à  fait  défavorables  à  la  ventilation  due  à  la 
chaleur  dans  ces  pavillons,  et  nécessitées  par  l'emploi  d'un 
ventilateur,  tandis  qu'elles  auraient  pu  être  bien  plus  aîan- 
tageuses  si  l'on  avait  voulu  faire  arriver  l'air  par  appel  ;  el  s» 
l'on  remarque  que  l'effet  de  ces  dispositions  influe  enlit*re- 
ment  sur  l'arrivée  de  l'air  par  les  poêles,  on  sera  sans  doute 
disposé  à  admettre  avec  nous  que  la  part  proportionnelle  de 
la  ventilation  due  à  la  dilatation  de  Tair  serait  considérable- 
ment augmentée,  et  très- probablement  d'un  quart  à  un  tiers, 
si  les  arrivées  de  l'air  étaient  directes,  ce  qui  en  élè^^r^' 
reffet  à  0,80  au  moins  de  l'effet  total  ;  appréciation  qui  "^ 
s'éloigne  pas  beaucoup  du  résultat  auquel  ont  conduit  le^ 
expériences  directes  de  la  ventilation  générale. 
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866.  Expériences  sur  le  volume  Sait  fourni  parles  poUes  du 
pemllon  n*  4,  chauffé  à  la  vapeur  et  ventilé  par  insufflation.  — 
Désirant  constater  avec  le  soin  convenable  les  effets  d*intro-* 
duction  d'air  nouveau  dans  les  pavillons  chauffés  à  la  vapeur 
et  ventilés  par  insufflation,  j'ai  commencé  par  faire  recon- 
naître l'influence  qu'exerçait  la  présence  du  couvercle  qm\ 
placé  sur  les  poêles,  tend  à  occasionner  une  perte  de  force 
vive  à  l'arrivée  de  l'air,  et,  par  suite,  une  diminution  dans 
la  ventilation. 

A  cet  effet,  on  a  successivement  opéré  sur  le  poêle  n*  1  du 
premier  étage,  en  enlevant  et  en  replaçant  le  couvercle,  et  en 
se  servant  d'un  tuyau  qui,  recouvrant  tout  le  poêle,  laissait  à 
Tair  un  débouché  de  0"*^,  147,  à  très->peu  près  égal  à  la  somme 
des  aires  de  section  des  tubes,  qui  est  de  0^**1,146,  et  dont  les 
contours,  convenablement  tracés,  n'occasionnaient  aucune 
déviation  brusque. 

Les  observations  ont  fourni  les  résultats  suivants  : 

EXPÉRIENCES  FAITES  LE  18  JANVIER   1861   SUR   LE  POÊLE  f^    1 
DU  PREMIER  ÉTAGE  DU  PAVILLON  N*  k. 


TOCHS 

de 

l'tnémo- 

Dèire 

eo   1". 


▼ITE8SE 

moyenne 
de  l'air. 


YOLUMB 

d'eir 
introduit 

par 
heure. 


TEMPÉRATURES 


IXTt- 
M£DRE. 


dans 
la 

SALLB. 


dans 

le  tolM 

des 

poêles. 


Le  couvercle  étant  sur  le  poêle 
10,01     I    1,02    I      536    I-fl»    I     18*  1  40,0* 

Le  couvercle  étant  enlevé. 

12,87    I    1,28    I      678    |  +1     |     18    |  45,5^ 


OBSERVATIONS. 


Formule  de  ranémomètre 
V=:0-1392+0,08852N 


La  surface  du  passage 
de  Tare  dans  le  tujau 
[est  de  0-' ,147. 

Nota.  On  a  eu  soin  pendant  les  expériences  de  veiller  à  ce  que  les 
portes  fussent  fermées. 


Il  résulte  des  chiffres  consignés  dans  ce  tableau  que  la  pré- 


412  EXAMEN  COMPARATIF 

sence  du  couvercle  des  poêles  réduit  le  volume  d*air  qulls 
peuvent  fournir  dans  le  rapport  de  678  à  536,  ou  de  1,000 
à  0,795. 

Ce  rapport  pourrait  sans  doute  varier  notablement  ;  mais, 
sans  regarder  sa  détermination  comme  très-exacte,  il  est 
permis  de  conclure  de  l'expérience  qui  précède  que  les  cou- 
vercles des  poêles  devraient  être  modiûés  pour  tirer  des  ap* 
pareils  tout  le  parti  convenable. 

Une  comparaison  des  résultats  des  observations  faites  dans 
le  tuyau  unique  d'expérimentation  avec  le  couvercle  enlevé, 
et  de  celles  qui  ont  été  faites  séparément  et  successivement 
sur  les  douze  tubes  d'admission  de  Tair,  a  montré,  le  même 
jour,  que  remploi  de  ce  tuyau  n*occasionnaitaucune  diminu- 
tion dans  le  débit  des  poêles,  par  suite  de  Tégalilé  de  surface 
de  son  débouché  et  de  la  somme  des  sections  des  tuyaux  des 
poêles. 

En  effet,  en  observant  la  vitesse  de  Tair  dans  chacun  des 
douze  tubes,  dont  la  somme  des  sections  était  de  O'^'iyUe,  on 
a  obtenu  pour  vitesse  moyenne  1"',25  en  une  seconde,  et  pour 
le  volume  d*air  passé  par  heure  632  mètres  cubes,  tandis 
que  Tobscrvation  faite  avec  le  grand  tuyau,  le  couvercle  étant 
enlevé,  a  donné  1"',28  pour  vitesse  moyenne,  et  678  mètres 
pour  le  volume  débité. 

867.  Expériences  faites^  le  18  janvier  1861,  sur  le  volume 
(Tair  fourni  par  tous  les  poêles  du  pavillon  n*  4.  —  Après  ces 
opérations  préliminaires,  on  a  observé,  le  même  jour  et  suc- 
cessivement sur  les  quatre  poêles  de  chacune  des  salles  des 
trois  étages  du  même  pavillon,  les  volumes  d*air  neuf  qu*ils 
fournissaient,  alors  que  la  machine  marchait  à  68  tours  par 
minute.  Les  résultats  de  ces  observations  sont  consignés  dans 
le  tableau  suivant  : 
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SlTUATIOIf 

et  nnménM 
d'ordre 

des 

podie* 

à  iMrtir 

dereDtrée. 


NOMIMIB 

de 

tonrs 

de  l'unénio- 

mètre 

eo    i". 


S 


'2 


15,35 
11,37 
10,97 
11,85 


VITESSE 
de  Tair 


ID. 

1,49 
1,14 
Ml 
1,18 


ToUL, 


13,03 
10,73 
10,38 
10,11 


1,29 
1,09 
1,05 
1,03 


Total. 


12,87 
8,67 
7,21 

10,70 


1,28 
0,90 
0,77 
1^09 


Total 

Total  général  pour  le  pavillon., 


VOLUKB 
d'air  fourni 

par 

lei  poêles 

en  i  heure. 


n.c. 
788 
601 
577 
623 


TEMPÉRATDRES 


KXTtf- 

RIECaB. 


dans 

\A 

salles. 


2589 


576 
549 
575 


!• 


2343 

678 
476 
407 
576 


2137 


7069 


19-5 


19*5 


18- 


de 

l'air 

sortant 

des  poêles. 


53 
39 
41 
49 


m07.  44,5 

30 
44 
37 
38 


moy.  37,2 

40,5 
34 
38 
30 


moy.  35,6 


moy.  39,8 


0B8EHVAT10NS.  —  Les  couvercles  de  tous  les  poêles  ont  été  enlevés 
pour  ces  expériences,  tandis  que,  dans  le  service  courant,  les  couvercles 
restant  en  pUce ,  la  section  libre  de  passage  à  travers  les  tuyaux  est  ré- 
duite par  la  présence  de  la  grille  dans  le  rapport  de  1  à  0,653,  comme 
on  Ta  vu  au  n*  7  et  le  volume  écoulé  dans  un  rapport  très -notable. 

Formule  de  Fanémomètre  :  V = 0- ,  1 392  +  0- ,  08852N. 

La  section  transversale  du  tuyau  dans  laquelle  l'anémomètre  était  placé 
est  égale  à  0"'«,  147. 

La  machine  marchait  à  68  tours  en  V  pendant  la  durée  de  toutes  ces 
expériences. 


968.  Conséquences  des  résultats  contenus  dans  le  tableau  pré^ 
cèdent.  — Les  résultats  des  observations  qui  précèdent  prou- 
vent que  les  poêles  n*  1 ,  qui  sont  les  plus  voisins  des  conduits 
d'arrivée  de  l'air,  débitent  des  volumes  qui  excèdent  ceux 
des  poêles  du  milieu  des  salles  de  0,27  et  même  de  0,41;  mais 
cette  inégalité,  qu'il  serait  assez  difficile  d'éviter,  n'a  d'autre 
inconvénient  sérieux  que  celui  que  nous  avons  déjà  signalé, 
de  faciliter  l'échappement  direct  d'une  plus  grande  quantité 
d'air  par  les  portes,  lorsqu'elles  sont  ouvertes. 
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La  yentilation  est  aussi  plus  énergique  au  rez-de-chaussée 
qu*au  premier  étage,  et  surtout  qu*au  second.  La  diBkrence, 
qui  est  de  0,17  entre  le  rez-de-chaussée  et  le  second  étage, 
peut  être  attribuée  en  partie  à  l'influence  de  la  hauteur  des 
cheminées  d'évacuation  et  en  partie  à  la  plus  grande  proxi- 
mité de  la  machine.  La  température  des  poêles  étant  aussi 
plus  grande  an  rez'dc-chaussée  qu'aux  autres  étages,  il  ne 
serait  pas  difficile  d'établir  une  plus  égale  répartition  de  Tair, 
mais  les  différences  ne  sont  pas  assez  grandes  pour  constituer 
un  inconvénient  grave.  Il  y  a  lieu  cependant  de  remarquer 
que  dans  les  expériences,  comme  dans  le  service  habituel, 
la  température  des  salles  de  ces  pavillons  est  toujours  trop 
élevée  de  2  à  3  degrés  au  moins ,  ce  qui,  en  favorisant  Fac- 
tion de  l'appel,  augmente  le  volume  d'air  introduit,  de  même 
que  celui  qui  est  extrait.  Le  volume  d'air  total  fourni  par  les 
douze  poêles  des  trois  étages,  pendant  l'hiver,  quand  ils  étaient 
complètement  découverts,  s'éievant  à  7069  mètres  cubes  pour 
les  96  lits  contenus  dans  ces  salles,  le  volume  d'air  que  ces 
poêles  pouvaient  introduire  dans  ces  salles,  par  heure  et  par 
lit,  s'élevait  donc  à  73""«,63,  quantité  supérieure  aux  condi- 
tions imposées  aux  constructeurs. 

Mais  on  a  vu  que  la  présence  habituelle  des  couvercles  des 
poêles  pouvait  réduire  ce  volume  aux  0,795  de  sa  valeur,  de 
sorte  que,  dans  le  service  ordinaire  et  avec  les  couvercles,  le 
volume  d'air  total  aurait  été  réellement  réduit  à 

0,795X7059"-«=:56l9-%8  ouà58»-%54  par  heure  et  par  lit, 

quantité  encore  suffisante,  et  qui  aurait  évidemment  été  dé- 
passée, si  la  machine  avait  marché  à  plus  de  68  tours  en  nne 
minute.  Il  est  d'ailleurs  bon  de  remarquer  que  ce  dernier 
chiffre  s'accorde  exactement  avec  le  résultat  moyen  des  ob- 
servations faites  sur  la  cheminée  d'évacuation  rapporté  au 
n«  238. 

208.  Observation  faiU,  le  IBjamier  1861,  surkvohmôtfair 
total  évacué  par  la  cheminie  générale  du  mime  pavUlan.  — 
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Immédiatement  après  les  expériences  dont  on  vient  de  parler» 
on  a  observé  le  volume  d*air  qui  sortait  de  la  clîeminée  gé- 
nérale d'évacuation,  tous  les  poêles  ayant  encore  leur  oou« 
vercle.  L'expérience  a  donné  les  résultats  suivants  : 


■OMBRE 

VOLUME 

TEMPÉRATURES 

de  toort 

yiTFSSE 

d'air 

^-y- , — ^r"*"" 

de 

rtoémoDiètra 

en  r 

de  l'air 
en  1- 

écoulé 
heure 

EXTéniBXJRB 

dans 

les 

salles 

dans 

U 

cheminée 

t. 

n. 

m.c. 

. 

11,90 

1,19 

5170 

1- 

19*  ,5 

!!• 

Ce  volume  d*air  de  5170"*^  est  un  peu  inférieur  à  celui  qui 
se  serait  écoulé  par  les  poêles  munis  de  leurs  couvercles,  et 
qui,  d*après  les  expériences  précédentes,  devait  être  d'environ 
56l9*-«,8;  mais  il  faut  remarquer  que  ce  jour-là  le  vent  avait 
tourné  au  sud-ouest,  et  nous  avons  vu,  au  n*  SOI,  que  Tin- 
fluence  d*un  vent  violent  pouvait  diminuer  dans  une  propor- 
tion énorme  le  volume  d*air  que  cette  cheminée,  trop  basse 
et  facile  à  refroidir,  pouvait  débiter,  et  rabaissait  même 
à  4230  mètres  cubes  par  heure,  tandis  que  dans  les  mêmes 
conditions  de  température  intérieure  et  extérieure,  et  à  la 
même  vitesse  du  ventilateur  par  un  temps  calme,  le  volume 
d'air  écoulé  pouvait  être  beaucoup  plus  considérable. 

270.  Influence  du  mode  de  construction  de  la  cheminée.  — 
Nous  avons  fait  remarquer  que  la  construction  de  la  che- 
minée générale  d'évacuation  de  Tair  établie  en  zinc,  sans 
chemise  intérieure  en  maçonnerie,  avait  pour  résultat  fâcheux 
d'occasionner  un  refroidissement  considérable  de  l'air  qui 
venait  des  salles,  et  l'on  a  pu  voir,  par  l'examen  des  tableaux 
précédents,  que  le  refroidissement  de  cet  air,  qui,  dans  les 
salles,  est  habituellement  à  19»,  pouvait  être  de  8  à  10*,  ce  qui 
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contrariait  et  diminuait  beaucoup  Févacuation.  Cet  abaisse- 
ment de  température,  en  rendant  plus  grande  la  densité  de 
Fair  qui  passe  dans  la  cheminée,  crée  à  son  échappement 
une  résistance  qui  favorise  sa  sortie  par  les  portes,  toutes  les 
fois  qu*on  les  ouvre,  ce  qui  est  continuel  ;  la  cheminée,  où 
la  température  est  habituellement  plus  basse  que  dans  les 
salies,  n*exerce  donc  par  elle-même  qu'une  très-faible  action 
d*appel  qui  s'ajoute  à  celle  que  produit  la  température  des 
salles,  et  il  n*est  pas  étonnant  que  dans  ce  dispositif,  les  vo- 
lumes d'air  évacués  par  la  cheminée  générale  ne  soient 
presque  jamais  supérieurs,  et  se  trouvent,  au  contraire,  très- 
souvent  inférieurs  à  ceux  qui  sont  introduits  dans  les  poêles. 
L'égalité  approximative  de  ces  deux  volumes  qui,  sauf  les 
circonstances  accidentelles,  s'observe  ordinairement,  ainsi 
que  l'ont  aussi  constaté  d'autres  expérimentateurs,  se  trouve 
donc  complètement  expliquée  et  justifiée  par  ces  réflexions. 

871.  Influence  de  la  vitesse  du  ventilateur.  —  Les  expé- 
riences dont  les  résultats  sont  consignés  au  tableau  du  n*26S 
ne  sont  relatives  qu'au  cas  où  la  machine  marchait  à  62  tours, 
ce  qui  est,  à  la  vérité,  sa  vitesse  à  peu  près  normale  en  ser- 
vice courant;  mais  il  était  bon  de  reconnaître  dans  quelh 
proportion  le  volume  d'air  qui  débouche  des  poêles  croit  avec 
la  vitesse  du  ventilateur  ;  car,  s'il  esta  peu  près  vrai  que  dans 
des  limites  assez  étendues  le  volume  d'air  que  fournissent 
les  appareils  de  ce  genre,  quand  cet  air  débouche  librement 
dans  des  tuyaux  complètement  ouverts,  est  proportionnel  à 
leur  vitesse,  il  n'était  pas  probable  qu'il  pûi  en  être  de  même, 
dans  le  cas  actuel,  du  volume  d'air  fourni  par  les  poêles. 

A  cet  effet,  des  expériences  directes  ont  été  exécutées  sur 
le  poêle  n""  3  du  premier  étage  du  pavillon  n*"  4,  en  faisant 
fonctionner  la  machine  à  des  vitesses  très-difTérentes. 

Les  résultats  sont  consignés  dans  le  tableau  suivant  : 
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EXPÉRItNCES  FAITES  LE  16  FÉVRIER   1861   SUR  LE  POÊLE    N*  3 
DU  W  ÉTAGE  DU  PAVILLON  N*  4  DE  l'HOPITAL  LARIBOISIÉRE. 


NOMBRE 

NOMBRE 

VOLUME 

TEMPÉRATORKS           1 

de  toora 

de  u>urs 

VITESSE 

d'air 

de  la 

SE   L*ANElfOlltTEE 

de  l'air 

écoulé 

^     "^ 

de 

L'AIE 

anueot. 

■"•^---^ 

machine 
en  f '. 

eo  1'. 

enl". 

CD  l  '. 

par 
heure. 

EXTÉ- 
EIBCHB. 

des 

SALLES. 

m. 

m.c. 

46 

610 

10,17 

1,04 

5S0 

Il» 

43» 

21» 

60 

707 

11,78 

1,18 

624 

11 

43 

21 

74 

751 

12,51 

1,25 

661 

11 

44 

21 

84 

833 

13,88 

1,37 

724 

11 

44 

21 

OBSBRVA'ftONs.  —  SectioD  du  débouché  da  tuyau  pltcé  sur 

le  poéle 

dont  le  couTcrcle  était  enlevé,  0"-<,147.  On  rappelle  que  le  o 
tours  du  ventilateur  est  quadruple  de  celui  de  la  machine. 

ombre  de 

Si  Ton  représente  graphiquement  ces  résultats,  en  prenant 
les  nombres  de  tours  pour  abscisses  et  les  volumes  d*air 
fournis  par  le  poêle  pour  ordonnées,  on  reconnaît  que  les 
points  ainsi  déterminés  sont,  dans  retendue  des  expériences, 
situés  sur  une  ligne  droite  qui,  prolongée,  ne  passerait  pas 
par  l'origine  des  coordonnées  ;  et  qui  montre  qu'en  poussant 
la  vitesse  de  la  machine  à  68  tours  au  lieu  de  58,  le  volume 
d*air  fourni  se  serait  accru  dans  le  rapport  de  620  à  645,  ou 
dé  1  à  1 ,04,  et  qu'en  allant  à  90  tours  au  lieu  de  68,  le  volume 
^d'air  fourni  par  le  poéle  se  serait  accru  dans  le  rapport  de 
750  à  650y  ou  dans  le  rapport  de  1  à  1,154  seulement. 

La  même  proportion  devant  à  très-peu  près  s'établir  pour 
tous  les  poêles,  on  voit  que,  si  à  68  tours  de  la  machine  le 
volume  d'air  fourui  était,  sans  les  couvercles,  de  58'"-*',54,  il 
aurait  été,  à  la  vitesse  de  76  tours,  sans  les  couvercles,  de 
77"''%61  par  heure  et  par  lit,  et  à  celle  de  90  tours,  sans  les 
couTercles,  de  85  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  ou  avec 
les  couvercles,  de  67"'%55. 

Cette  faible  innuence  de  l'accroissement  de  la  vitesse  du 
ventilateur  su'r  le  volume  d'air  introduit  par  les  poêles  n'a 
d*ajUeurs  rien  qui  doive  surprendre,  puisque  nous  avons  vu-^ 
par  les  expériences  relatées  au  n""  2tt8,  que  cet  appareil  n£  ' 

VENT.  I.  27 
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produit  en  moyenne  que  0,15  de  l'effet  total  de  la  ventilation 
et  que  0,375  de  l'effet  d'introduction  de  Tair  neuf  par  les 
poêles.  Ce  n'est  donc  que  sur  ces  fractions  de  Teffet  total 
que  l'accroissement  de  vitesse  de  l'appareil  pourrait  agir« 

fiTSI.  Influence  de  faction  timiittanie  de  deux  ventiUUeurt.  — 
Non-seulement  Taccroissement  de  la  vitesse  d*un  seul  ventl* 
lateur  au  delà  d'une  limite  assez  i^estreinte  cesse  d^avoir  ui^e 
grande  influence  sur  le  volume  d'air  introduit  dans  les  salles» 
mais  même  l'emploi  simultané  de  deux  ventilateurs  n*ofire 
pas  un  avantage  proportionné  au  travail  moteur  consommé* 
C'est  ce  que  montrent  les  expériences  suivantes  dé  MM.  Trélat 
et  Pèligot.  * 

IS  juillet  1855,  Volume  d'air  fourni  par  deux  ventilateurs, 
la  machine  marchant  à  88  tours  en  T 42055"'' 

4  avril  1856.  Volume  d'air  fourni  par  un  ventila- 
teur, la  machine  marchant  à  80  tours  en  T.  .    35812"^ 

S73.  Accord  des  résultats  précédents  avec  ceux  des  au^es  ex- 
périmentateurs. —  Il  n'est  pas  inutile  de  faire  remarquer  que 
les  résultats  des  expériences  qui  viennent  d'être  rapportées 
sont  à  très-peu  près  d*accord  avec  ceux  qui  ont  été  obtenus 
par  d'autres  expérimentateurs. 

En  effet,  on  a  pu  voir  précédemment,  aux  n*  240  et  sai-^ 
vants,  qu'en  ramenant  tous  les  résultats  à  la  vitesse  de 
76  tours  de  la  machine,  les  volumes  d'air  introduits  dans  la 
salle  par  les  poêles  ont  été  trouvés,  quand  les  couvercles  des 
poêles  étaient  enlevés,  par 

M.  Grassi,  égaux  à  .  60"*«,00  par  heure  et  par  Ut. 

M.  Trélat 73»%70        —  — 

M.  Thomas 75"'S20       —  — 

Moyenne  générale.  70"»'%60       —  — 

tandis  qu'à  la  vitesse  de  68  totvs  seulement,  nous  avons 
trouvé  un  volume  de  73"'»,63* 
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Il  en  est  de  même  ponr  les  volumes  d'air  écoulés  par  les 
cheminées  générales  d'évacuation,  lesquels  ont  été  trouvés  : 

Par  M.  Grassî,  égaux  à.    75""«,04  par  heure  et  par  lit. 
ParM.Trélat 68- «,05     —  — 

Moyenne  générale.    72«-«,45     —  — 

Les  résultats  qu'indiquent  ces  expériences  n'ont  donc  rieu 
qui  ne  s'accorde  avec  ceux  des  autres  expérimentateurs  qui 
ont  opéré  dans  des  conditions  analogues  de  température  ex- 
térieure ;  mais  ils  mettent  en  évidence  des  circonstances  sur 
lesquelles  leur  attention  ne  nous  paraît  pas  s'être  suffisam- 
ment attachée,  et  au  premier  rang  desquelles  je  place  l'in- 
fluence relative  des  effets  directs  et  naturels  de  la  chaleur, 
ce  qui  les  a  conduits  à  attribuer  trop  exclusivement  les  effets 
obtenus  à  l'action  des  appareils  mécaniques. 

C'est  ce  qui  résulte  aussi  des  expériences  de  MM.  Leblanc 
et  Ser,  qui,  ayant  opéré  à  des  températures  extérieures  plus 
élevées  et  par  conséquent  moins  favorables  à  l'action  de  l'ap- 
pel, ont  obtenu,  à  l'introduction  comme  à  la  sortie,  des  vo- 
lumes notablement  moindres  que  les  autres  observateurs. 

274.  Expériences  sur  la  ventUation  (f  <;/<(• —J'ai  fait  exécuter, 
le  31  août  1861,  des  expériences  pour  constater  le  volume 
d'air  qui  sortait  de  la  cheminée  générale  d'évacuation  du 
pavillon  n""  4,  dans  des  conditions  de  température  extérieure 
identiques  à  celles  où,  le  même  jour,  on  en  avait  effectué 
d'analogues  sur  les  pavillons  du  même  hôpital  ventilé  par 
appel. 

Les  résultats  de  cette  expérience  sont  consignés  dans  le 
tableau  suivant  : 
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EXPERIENCES  SUR  LA  VENTILATION  d'ÉTÉ  DANS  LE  PAVILLON  N*.  k  DE 
L*HOPITAL  LARIBOISIÈRE,  VENTILÉ  PAR   INSUFFLATION. 


i 

TEMPÊI 

CXTt- 

RIECRB. 

lATURE 

dans 
la  che- 
minée. 

DirpÉatRCt 
de  ta  tem- 
pérature 
dans  la 
cheminée 
et  de  la 
tfmpérai'* 
eilérieure. 

TSMPt 

■ATCaE 

dans 

les 

salles. 

soHaaB 

de  tours 
de 

l'anémo- 
mètre 
eu  i". 

▼ITfiSSB 

de 
i*air 
dans 
la  che- 
minée. 

TOLIMB 

d'air 

toul 

évacué 

en 
1  beue. 

TOICMI 

a'air 
é\icue 

par 
btfore 

ft 
par  lit- 

Août 
31 

• 

16 

• 

t 
6 

• 

M,r>o 

7,75 

m. 
0,74 

m.c. 
3215 

m.c. 
31.52 

27».  Conséquences  de  cette  expérience.  —  Celte  expérience, 
faîte  le  même  jour,  à  la  même  heure  à  peu  près  que  celle  de 
la  vériGcation  sur  les  pavillons  l,  3  et  5,  ventilés  parapi)el, 
dont  il  sera  parlé  plus  loin,  et  dans  des  conditions  aussi 
identiques  que  possible,  montre  que,  tandis  que  la  venlilation 
par  appel  a  produit  Tévacuation  de  80  mètres  cubes  d'air  par 
heure  et  par  lit,  la  ventilation  par  insuITlalion  n'a  assuré  que 
celle  de  31"  %52  par  heure  et  par  lit. 

Ce  résultat,  qu'il  était  facile  de  prévoir,  tient  à  ce  que  dans 
ce  système  Tappel  par  la  cheminée  est  extrêmement  faible,  cl 
que  l'ouverture  des  portes,  au  lieu  de  l'activer,  comme  dans 
le  système  de  Tappel,  facilite  la  sortie  directe  par  ces  orifices 
de  l'air  insufflé  sans  assurer  l'assainissement. 

On  remarquera  que  le  volume  de  3I«-%52  trouvé  dans  ces 
expériences  est  presque  identiquement  le  même  que  celui  qi" 
a  été  trouvé  par  MM.  Leblanc  et  Ser,  au  printemps  de  1861. 
alors  que  l'excès  de  la  température  intérieure  sur  la  tempé- 
rature extérieure  était  aussi  très-faible,  comme  op  peut  le 
voir  au  n*  248. 

276.  Nécessité  de  Fouverture  des  portes  pendant  les  nuits  i^^^' 
—  Cependant  l'oiverture  des  portes  des  salles  de  ces  pavil- 
lons pendant  les  nuits  d'été  est  absolument  indispensaWe  et 
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même  Ton  est,  dans  les  grandes  chaleurs,  obligé  d*y  joindre 
Touverture  de  quelques  fenèlres,  quels  qu*en  puissent  être 
les  inconvénients.  Le  Tait  m'a  été  attesté  à  plusieurs  reprises 
cet  été  par  des  infirmiers  et  par  des  malades*;  et,  quoiqu'il 
soit  contraire  aux  règlements  et  aux  prescriptions  de  la  pni- 
dence,  il  n*en  est  pas  moins  la  conséquence  de  Tinsuffisance 
de  l'assainissement. 

877.  Observations  recueillies  près  des  sœurs  de  Charité.  — 
Toutes  les  sœurs  employées  dans  cet  hôpital  sont  obligées  de 
faire,  à  tour  de  rôle,  le  service  de  nuit  dans  tous  les  pavillons, 
et,  à  cet  effet,  elles  doivent  Taire  au  moins  une  tournée,  dans 
chacun  des  six  pavillons  dont  les  n*^  1,  3  et  5,  occupés  par 
les  femmes,  sont  ventilés  par  appel,  et  les  n*"*  2,  4  et  6,  oc- 
cupés par  les  hommes,  le  sont  par  insufflation.  J*en  ai  inter- 
rogé un  grand  nombre,  et  toutes  invariablement  m'ont 
affirmé  que  l'air  était  plus  pur  et  plus  douXy  moins  infecté 
dans  les  pavillons  des  femmes  que  dans  ceux  des  hommes. 
L'une  d'elles,  attachée  ^cct  hôpital  depuis  7  à  8  ans,  a  même 
ajouté  que,  pour  ses  tournées  de  nuit,  elle  avait  soin  de  com- 
mencer par  les  pavillons  des  hommes,  ventilés  par  insufflation , 
parce  que,  si  elle  y  arrivait  déjà  un  peu  fatiguée  par  le  par- 
cours des  autres,  elle  ne  pourrait  supporter  l'influence  de  la 
mauvaise  odeur  qu'on  y  respire. 

Les  expériences  directes,  comme  les  appréciations  des 
personnes  appelées  à  soigner  les  malades,  sont  donc  d'accord 
pour  prouver  que  le  système  de  l'insufflation,  malgré  l'intro- 
duction de  l'air  nouveau  qu'il  assure,  ne  saurait  produire  en 
tout  temps  une  évacuation  suffisante  ni  régulièrement  ré- 
partie de  l'air  vicié,  et  par  conséquent  l'assainissement  à  un 
degré  aussi  satisfaisant  que  le  système  de  l'appel. 

978.  Ventilation  des  lieux  d^aisances.  —  Cette  partie  du 
service  de  la  ventilation  n'a  pas  paru  sans  doute,  aux  ingé- 


*  Saussier,  malade  atteint  de  paralysie,  demeurant  rue  du  Faubourg-du- 
Temple,  n*  123.  Il  a  séjourné  longtemps  dans  cet  hôpital. 
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mears  qui  ont  établi  les  appareils  d'insufflation,  susceptible 
d'être  résolue  à  l'aide  de  ces  appareils,  puisqu'ils  ont  eo  re- 
cours à  un  dispositif  d'aspiration. 

Les  planches  lY  et  Y  montrent  la  disposition  adoptée  et  qui 
a  pour  but  de  ventiler  nonnseulement  les  cabinets  d'aisances 
et  les  conduits  de  descente,  mais  encore  les  fosses  elles- 
mêmes.  Celles-ci,  à  communication  directe  et  non  inter- 
rompue avec  les  conduits,  sont  ventilées  au  moyen  d'un  con- 
duit d'appel  souterrain  qui,  passant  sous  toute  la  longueur 
du  pavillon,  va  gagner  une  cheminée  d'appel  chauffée  par 
le  tuyau  de  fumée  d'un  des  fourneaux  d'étuve  de  ce  pa- 
villon. 

L'effet  aurait  été  bien  mieux  assuré  si  cette  cheminée  d'ap- 
pel avait  été  placée  près  des  tuyaux  de  descente,  et  chauffée 
à  l'aide  d'un  peu  de  vapeur  empruntée  à  l'échappement  de 
la  machine. 

Il  parait  que  le  résultat  n'ayant  pas  été  à  l'origine  trouvé 
satisfaisant,  on  avait  bouché  l'orifice  qui  permet  aux  gaz  de 
s'échapper  de  la  fosse  par  le  tuyau  d'appel,  ce  qui  alors  les 
laissait  remonter  parfois  par  les  tuyaux  de  descente,  et 
produisait  TinfectioD  que  j'ai  observée  et  signalée  dans  mon 
rapport  de  1860.  L'on  assure  qu'aujourd'hui  la  ventilation 
des  lieux  d'aisances  est  beaucoup  améliorée,  et  qu'elle  est 
devenue  satisfaisante  depuis  que  l'on  a  ouvert  l'orifice  d'appd 
de  la  fosse.  L'on  a  cependant  été  obligé  d'y  laisser  un  ou  deux 
vasistas  ouverts,  et  malgré  ces  perfectionnements,  la  dispo- 
sition adoptée  n'est  pas  à  imiter. 

879.  Condusians  générales.  — He  l'ensemble  de  toutes  les 
expériences  faites  par  différents  observateurs  et  par  nous, 
on  peut,  je  crois,  tirer  les  conséquences  suivantes  : 

!•  L'ahr  appelé  par  la  cheminée  du  clocher  se  trouve  tou- 
jours mêlé  à  une  quantité  d'air  pris  dans  les  caves,  dans  nne 
proportion  qui  varie  de  0,370  à  0,755  de  la  totalité,  selon 
que  les  portes  voisines  de  la  chambre  des  machines  sont  f^'*' 
mées  ou  ouvertes. 
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S*  Cet  air,  au  lieu  d'être  plus  ttais  Véié  que  celui  qui  serait 
pris  à  hauteur  des  divers  étages,  est,  au  contraire,  plutdt 
plus  chaud, 

a*  Quand  la  vitesse  de  la  machine  atteint  76  tours  en  une 
minute,  le  volume  d*air  neuf  introduit  dans  les  salles  à  travers 
les  poêles  s'élève,  l'hiver,  de  70*»,00  à  75"*'«,00  par  heure  et 
par  lit. 

4*  Le  ventilateur  ne  contribue,  dans  l'état  actuel  des  choses 
et  dans  les  mêmes  circonstances,  que  pour  les  0,375  à  cette 
introduction  d'air  nouveau  ;  les  0,625  restant  sont  produits 
par  Taspiration. 

5»  Le  volume  d'air  évacué  l'hiver  par  la  cheminée  géné- 
rale s'élève  en  moyenne  à  70  ou  75  mètres  cubes  par  heure. 

6«  L'été,  à  la  même  vitesse  de  la  machine,  ce  volume  d'air 
évacué  peut  se  réduire  à  moins  de  moitié. 

7*  Le  vent  peut  aussi  réduire  le  volume  d'air  évacué  à  40 
ou  45  mètres  cubes  seulement  par  heure  et  par  lit. 

8«  L'hiver  le  ventilateur  n'influe  que  pour  0.15  environ 
dans  l'évacuation  de  l'air  vicié  par  la  cheminée  générale  ;  les 
0,85  restant  sont  évacués  par  la  seule  action  de  l'appel. 

9»  La  pression  de  Tair  dans  les  salles  est  toujours  inférieure 
à  la  pression  extérieure. 

10<>  L'évacuation  est  donc  principalement  due  à  l'action 
de  l'appel. 

ll^"  L'emploi  d'une  cheminée  en  métal,  sans  enveloppe 
extérieure  qui  la  préserve  du  refroidissement,  est  défectueux 
et  nuit  beaucoup  à  la  ventilation. 

12*  L'ouverture  complète  d'un  certain  nombre  de  portes 
et  de  fenêtres  trouble  toujours  et  diminue  considérable- 
ment l'évacuation  régulière  de  Tair  vicié.  Elle  produit  soa« 
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Yent  des  rentrées  d'air  vicié  très-coiisidérables  dans  b 
salies. 

13*  L'accroissement  de  la  vitesse  da  Tentilateor  dans  les 
limites  de  60  à  90  tours  de  la  machine  en  une  minute,  n'aug- 
mente que  duns  une  assez  faible  proportion  le  volume  d*alr 
nouveau|iQtroduit  dans  les  salles,  et  d'après  les  dimensions 
adoptées  pour  les  conduits,  l'emploi  simultané  de  deux  Ten- 
tilateurs  accroît  peu  le  volume  d'air  fourni. 

Ik*  Les  lieux  d'aisances  sont  parfois  mal  ventilés  et  répan- 
dent une  mauvaise  odeur  dans  les  salles,  malgré  l'ouTer- 
ture  de  deux  vasistas  qui,  l'hiver,  y  produit  un  froid  dange- 
reux. 

«80.  Ventilation  par  appel.  —  HâpUal  de  Lariboisière.  - 
Description  des  appareils.  —  Le  système  de  chauffage  par  cir- 
culation d'eau  chaude  est  connu,  et  l'on  trouvera  d'ailleurs, 
au  chapitre  VIII,  la  description  succincte  des  dispositifs  le  plus 
généralement  employés.  Je  n'en  parlerai  donc  pas  ici,  et  je 
me  contenterai  d'indiquer  l'ensemble  des  dispositions  éta- 
blies à  rhôpital  de  Lariboisière  pour  y  produire  à  la  fois  le 
chauffage  et  la  ventilation. 

L'eau  qui  circule  dans  tout  l'appareil  est  chauffée  dans  une 
chaudière  principale  a  (pi.  VI),  à  double  enveloppe,  établie 
dans  les  caves,  et  qui  sert  en  même  temps  de  cloche  de 
foyer,  et  dans  une  petite  chaudière  a\  plus  spécialement 
destinée  aux  étuves  à  cataplasmes  et  au  service  de  l'eau 
chaude.  De  la  partie  supérieure  de  la  chaudière  a  partent 
deux  tubes  ou  serpentins,  qui  s'élèvent  dans  la  cheminée  B, 
où  ils  absorbent  une  partie  de  la  chaleur  emportée  par  '* 
fumée  et  par  les  gaz  chauds  venant  du  foyer. 

Au  sommet  de  cette  cheminée,  les  deux  tubes  s'assemblcn 
dans  une  sorte  de  bouteille  conique,  où  ils  débouchent,  e 
de  laquelle  part  un  tube  L  dirigé  en  pente  douce  vers  'es 
récipients  supérieurs  KK  placés  dans  la  cheminée  d'appel  ^ 
Ces  récipients,  dont  le  nombre  a  été  successivement  aug- 
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mente,  se  composent  d'un  cylindre  principal  de  0",75  de  dia- 
mètre et  de  seize  autres  cylindres,  dont  huit  de  0">,70  de* 
diamètre  et  huit  de  0°*,30  de  diamètre,  distribués  autour  du 
récipient  principal  (voy.  pi.  YII,  flg.  3  et  4).  Ils  sont  tous  ren- 
fermés dans  une  sorte  de  chambre  i  air  chaud  qui  existe  au 
bas  de  la  cheminée,  et  dans  laquelle  viennent  déboucher  tous 
les  conduits  d*air  vicié. 

La  circulation  de  Teau  chaude  s'établit  entre  tous  les  réci- 
pients qui,  par  leur  surface  totale  échauffent  cet  air  vicié  au 
degré  convenable,  et  elle  passe  du  récipient  central  par 
quatre  tuyaux  de  retour  MM  (pi.  YII)  destinés  i  distribuer 
Teau  aux  diverses  salles,  en  la  foisant  passer  par  les  poêles 
ppp  (pi.  VI),  d'où  elle  retourne  i  la  partie  inférieure  de  la 
chaudière  a.  ^ 

Cette  circulation  de  Teau  dans  les  poêles  se  fait  de  la  ma- 
nière suivante  : 

À  chaque  étage  (pi.  YI  et  YII),  il  y  a  quatre  poêles  dans  les 
grandes  salles  de  32  lits  et  un  petit  poêle  dans  une  cham- 
bre i  deux  lits.  Le  tuyau  (pi.  YII),  qui  y  amène  l'eau , 
chaude,  débouche  dans  une  bouteille  B  qui  alimente  deux 
tubes  de  distribution  CC,  dont  Fun  G  est  destiné  aux  deux  pre- 
miers poêles  DD,  et  se  continue  ensuite  dans  un  caniveau  ccu- 
tral,  où  il  est  en  communication  avec  deux  bouteilles  des- 
tinées i  échauffer  l'air  qui  traverse  ce  caniveau.  L'autre  tuyau 
C  échauffe  d'abord  deux  bouteilles  et  va  ensuite  chauffer  les 
deux  poêles  D'D'.  Les  deux  tubes  distributeurs  CC  se  réu- 
nissent en  un  seul  C,  qui  est  le  tuyau  de  retour  de  cet  étage 
à' la  chaudière. 

Cette  disposition  a  pour  but  de  permettre  de  chauffer  à  vo* 
lonté  deux  ou  quatre  poêles,  selon  les  besoins,  en  manœu- 
vrant des  robinets  convenablement  disposés. 

Chaque  étage  ayant  d'ailleurs  son  tuyau  d'eau  chaude  par- 
ticulier, venant  des  récipients,  on  peut  à  volonté  y  njodérer, 
7  varier  ou  y  interrompre  le  chauffage. 

C'est  ce  que  montre  la  planche  YII,  fig.  S,  qui  représente 
la  disposition  du  premier  et  du  deuxième  étage. 
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Quant  à  rarrifée  de  Tair  noo?eau,  elle  se  fait  par  des  canî- 
veaux  GG'  (pi.  VU,  fig.  S)  ménagés  dans  Tépaisseor  des  plan- 
chers et  qui  débouchent  à  Tex teneur;  les  uns  G,  G,  en  des- 
cendant dans  répaisseur  des  murs  de  refend  extrêmes  des 
salles  jusque  dans  les  caves,  les  autres  G',  G',  en  se  terminant 
sous  les  fenêtres  aux  murs  de  face  des  pavillons. 

Tous  ces  caniveaux  amènent  l'air  dans  le  caniveau  central 
ménagé  dans  Taxe  de  chaque  salle,  et  dans  lequel  circulent 
les  tuyaux  d'arrivée  et  de  retour  d'eau  chaude  ;  ce  caniveau 
central  est  fermé  de  distance  en  distance  par  des  cloisons  en 
briques,  afin  d'opérer  entre  les  poêles  le  partage  de  l'air 
afDuent.  Hais  ce  partage  n'est  pas  fait  également.  Les  deux 
poêles  du  milieu  des  salles  reçoivent  chacun  l'air  de  quatre 
des  caniveaux  transversaux  G'G'  vena^  des  murs  de  fiice, 
tandis  que  les  poêles  extrêmes  ne  sont  alimentés  d'air  nou- 
veau que  par  les  caniveaux  GG  qui  l'amènent  des  raves. 

Il  résulte  de  celte  disposition  que  les  deux  poêles  extrêmes 
reçoivent  et  fournissent  aux  salles  beaucoup  moins  d'air  que 
ceux  du  milieu.  Ce  défaut,  qui  a  été  constaté  par  tous  les  ex- 
périmentateurSf  devrait  être  corrigé,  ce  qui  est  facile,  en 
établissant  d'autres  caniveaux  de  piise  d*air  particuliers  pour 
ces  deux  poêles. 

Les  observations  ont  aussi  fait  remarquer  que,  dans  les 
temps  de  grands  vents,  il  arrive  parfois  qu'une  bourrasque 
dirigée  contre  l'une  des  faces  produit  dans  les  caniveaux  op- 
posés un  courant  d'air  qui  traverse  le  b&timent,  non-seulement 
sans  pénétrer  dans  les  salles,  mais  en  y  produisant  un  appel 
momentané  de  dedans  au  dehors. 

Ces  effets  accidentels,  fort  rares  et  toi:yours  d'une  très- 
courte  durée,  n'ont  rien  de  grave  ;  mais  il  est  bon  et  facile  de 
les  éviter,  soit  en  ne  plaçant  pas  les  caniveaux  vis-à-vis  l'un 
de  l'autre,  soit  en  les  prolongeant  dans  le  caniveau  central, 
où  ils  seraient  jusqu'à  une  certaine  distance  séparés  par  une 
languette. 

Les  tuyaux  qui  traversent  les  poêles  présentent  ensemble 
et  pour  chaque  poêle  une  section  de  passage  de  0**«,S0,  qui 
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sofDt,  comme  on  lé  verra  plus  loin»  pendant  la  saison  du 
chauffage  pour  amener  40  à  50  mètres  cubes  d'air  nouveau 
par  heure  et  par  lit,  mais  ce  qui  est  tout  à  fait  insuffisant  pour 
le  printemps  et  pour  l'été.  Il  en  résulte  alors  que  l'air  néces- 
saire au  remplacement  de  celui  qui  est  évacué  par  l'action 
de  l'appel  entre  par  les  portes  et  par  les  fenêtres;  ce  qui  pré* 
sente  des  inconvénients. 

Il  me  parait  nécessaire^  comme  je  l'ai  déjà  indiqué,  de  mé- 
nager des  orifices  auxiliaires  pour  ces  saisons,  pendant  les- 
quelles on  peut,  sans  inconvénient  et  avec  des  précautions  con- 
venables, introduire  de  l'air  frais  directement  dans  les  salles. 

L'évacuation  de  l'air  vicié  se  fait  dans  chaque  salle  par  des 
bouches  d'appel  VV  (pi.  VI  et  pi.  VII)  ménagées  dans  les  pa- 
rois verticales  de  chaque  trumeau,  entre  les  deux  lits  qui  y 
sont  placés,  de  sorte  que  l'air  vicié  est  appelé  le  plus  près 
possible  de  chaque  malade  avant  qu'il  se  soit  répandu  dans 
la  salle,  ce  qui  est  une  condition  de  rigueur  beaucoup  trop 
négligée  dans  d'autres  hôpitaux. 

Ces  bouches  forment  l'extrémité  d'autant  de  conduits  de 
0*,23  sur  0"',23,  indépendants  les  uns  des  autres,  à  chaque 
étage,  de  sorte  qu'au  deuxième  étage  chaque  trumeau  en 
contient  trois.  A  leur  arrivée  dans  le  grenier,  les  trois  con- 
duits verticaux  formant  un  même  groupe  débouchant  dans 
un  endroit  commun  II  (pi.  VII,  flg.  i),  où  ils  sont  prolongés 
jusqu'à  une  certaine  distance  par  des  languettes. 

Tous  les  conduits  II,  établis  sur  le  sol  du  grenier,  se  dirigent 
indépendamment  les  uns  des  autres  vers  la  chambre  d'air 
chaud  K,  au  bas  de  laquelle  sont  répartis  les  seize  récipients. 

L'eau  chaude  arrivant  de  la  chaudière  afflue  dans  le  réci- 
pient central  par  le  tuyau  d'ascension  H  qui  est  bifurqué, 
et,  après  avoir  circulé  dans  tous  les  récipients  de  la  chambre 
d'air  chaud,  elle  se  distribue  aux  différents  étages  par  les 
quatre  tuyaux  de  retour  particuliers  HM,  destinés  aux  diffé- 
rents services  qui  peuvent  ainsi  être  rendus  indépendants  les 
uns  des  autres  et  fonctionner  séparément  ou  simultanément, 
selon  les  besoins  du  service. 
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Le  nombre  des  récipients  établis  dans  la  ebambre  d*air 
chaud  est  trop  considérable,  ce  qui  pro?ient  de  ce  que  le 
constructeur  a  été  successiYement  conduit  par  robservation 
à  Taugmenter.  La  surface  totale  de  cbauffe  de  cet  ensemble 
de  récipients  est  de  ST^'-^^bl  environ.  Dans  des  constructions 
nouTelles,  il  con?iendrait  évidemment  de  la  répartir  d*uoe 
manière  plus  simple. 

Au-dessus  de  la  ebambre  à  air  chaud  s*élève  la  cheminée 
générale  d'éracuation  KN  (pi.  YI  et  pK  VU),  construite  en 
briques,  à  section  octogonale  de  1",90  de  diamètre  à  sa  base, 
et  l-^^OO  isa  partie  supérieure,  qui  se  trouve  à  7">,70  au-dessus 
du  sol  de  la  chambre. 

Tel  est  Tensemble  des  dispositions  adoptées  par  M.  L.  Du- 
Toir-Leblanc  pour  les  trois  pavillons  1,3,  5,  destinés  aui 
fenmies  malades  de  Thôpital  Lariboisière.  Elles  ne  sont  pas 
toutes  irréprochables;  mais  les  résultats  généraux  sont  assez 
satisfaisants  et  peuvent  être  focilement  améliorés.  G*est  ce 
que  vont  démontrer  les  nombreuses  séries  d*expériences 
exécutées  par  divers  observateurs  et  dont  nous  allons  rap- 
porter et  discuter  les  résultats. 

Avant  de  terminer  cette  description,  il  ne  sera  pas  inutile 
d*indjquer  aussi  la  disposition  employée  par  M.  L.  Duvoir 
pour  assurer  la  Tentilation  des  lieux  d^aisances. 

Les  cabhiets  situés  à  chaque  étage  contiennent  trois  cu- 
vettes R  en  fonte  émaillée  (pi.  YI) ,  qui  débouchent  dans  une 
autre  cuvette  S  formant  le  sommet  d'un  tuyau  de  descente  l 
particulier  pour  chaque  siège.  Tous  les  tuyaux  de  descente 
conduisent  les  matières  dans  un  grand  bassin  hémisphéri- 
que 0  en  fonte  toujours  rempli  d*eau,  dans  laquelle  plonge 
leur  extrémité  ;  ce  qui  empêche  les  gaz  de  la  fosse  située  au- 
dessous  de  remonter  par  les  tuyaux  de  descente. 

Les  matières  se  déversent  du  bassin  0,  par  l'espace  X,  dans 
la  fosse  qui  est  hermétiquement  fermée. 

n  résulte  de  cette  disposition  que  les  seuls  gaz  qui  pour- 
raient déboucher  par  le  sommet  des  tuyaux  de  descente  dans 
les  cabinets  seraient  ceux  qui  se  développeraient  dans  ces 
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tuyaux.  Pour  les  empêcher  de  pénétrer  dans  ces  cabinets,  et 
en  même  temps  pour  enlever  la  mauvaise  odeur  qui  peut  se 
développer  dans  ceux-ci,  M.  Duvoir  a  mis  chacune  des  contre- 
cuvettes  S  en  communication  avec  un  tuyau  T,  qui  débouche 
dans  un  conduit  d*appel  Y»  commun  pour  tous  les  sièges. 

Lorsque  l'appel  exercé  dans  ce  tuyau  V  est  a§sez  éner- 
gique, il  détermine  non-seulement  l'évacuation  des  gaz  dé- 
veloppés dans  les  tuyaux  de  descente,  mais  il  produit  en  outre 
dans  les  cabinets  et  par  l'ouverture  des  sièges  l'appel  d'un 
volume  d'air  qui  peut  s'élever  à  35"-«  par  heure  et  par  siège, 
comme  je  l'ai  constaté  à  l'hôpital  Beaujon. 

Malheureusement  M.  Duvoir,  craignant  peut-^tre  avec  rai- 
son de  conduire  les  gaz  dans  la  cheminée  générale  d'évacua- 
tion, a  cru  devoir  chercher  à  les  amener  par  un  long  conduit 
horizontal  V  V,  qui  parcourt  toute  la  longueur  du  grenier 
dans  la  cheminécd'appelV'Mes  promenoirs,  quise trouve,  par 
rapport  aux  lieux  d'aisances,  à  l'extrémité  opposée  du  bâti- 
ment, à  plus  de  50  mètres  dans  le  sens  horizontal.  Uétendue 
de  ce  parcours  et  le  peu  d'énergie  de  l'appel  de  cette  che- 
minée empêchent  que  la  ventilation  de  ces  locaux  soit  en 
tout  temps  suffisamment  assurée.  Mais  le  dispositif  n'en  est 
pas  moins  convenable,  et,  avec  quelques  modifications,  il 
serait  Tacile  de  le  rendre  tout  à  fait  efficace. 

281.  Résultats  d* expériences.  —  Dès  l'année  1847  j'avais  feiît 
i  l'hôpital  Beaujon  des  expériences  sur  le  volume  d'air  aspiré 
par  les  cheminées  d'évacuation  par  appel  dans  le  pavillon  de 
cet  hôpital  chaufTé  et  ventilé  au  moyen  de  la  circulation  de 
l'eau  chaude,  et  j*avais  constaté,  à  l'aide  d'un  anémomètre 
du  système  de  M.  Combes,  qu'il  sortait  des  salles  de  ce  pa- 
villon, par  heure  et  par  lit  : 

Au  rez-de-chaussée es^'.CO 

Au  premier  étage 60"-%60 

Au  deuxième  étage. 42""-«,00 

Moyenne 56— «,00 
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Déjà  cette  ventilation  avait  prodoit,  de  Tayis  da  médecin 
chargé  du  service  de  cet  hôpital,  M.  le  docteur  Robert,  des 
résultats  assez  favorables  pour  en  foire  disparaître  à  peu 
près  complètement  les  cas  de  raffection  si  grave  vulgaire- 
ment nommée  la  pourriture  d*hôpital,  chez  les  personnes 
atteintes  de  blessures  graves ,  auxquelles  ce  pavillon  était 
réservé.  Mais  ayant  remarqué  qu*i  certaines  heures  il  s'y 
manifestait  encore  une  odeur  désagréable  J'insistai,  en  1852, 
dans  un  rapport  sur  les  projets  présentés  pour  Thôpital  dit 
alors  de  la  République,  et  appelé  aujourd'hui  hôpital  Lari- 
boisière,  pour  que  la  ventilation  fût  portée  au  moins  à 
60  mètres  cubes  d'air  par  heure  et  par  lit,  alors  que  l'admi- 
nistration des  hôpitaux  n'avait  demandé  aux  concurrents 
<  qu'une  ventilation  continue  d'air  chaud  pendant  l'hiver,  et 
d'air  froid  pendant  la  saison  chaude,  à  raison  d'au  moins 
20  mètres  cubes  par  lit  et  par  heure  dans  les  salles  de  ma- 
lades, et  une  ventilation  pendant  le  jour  seulement  dans  les 
cbauffoirs;  à  raison  de  10  mètres  cuhes  par  lit  du  pavillon 
correspondant.  » 

Les  mêmes  expériences  avaient  permis  de  constater  que  le 
dispositif  particulier  adopté  par  M.  L.  Duvoir  pour  la  venti- 
lation des  lieux  d'aisances  y  faisait  rentrer  35  mètres  cubes 
d'air  par  heure  et  par  siège,  et  enlevait  toute  odeur. 

Lorsque  de  semblables  résultats  ont  été  obtenus  à  un  jour 
donné,  dans  des  circonstances  normales»  il  n'y  a  pas  de  rai- 
son pour  qu'ils  ne  le  soient  pas  toujours,  si  l'on  exerce  la 
surveillance  convenable  ;  et  si  l'on  reconnaît  la  nécessité  de 
les  accroître,  il  sufGt  de  modifier  les  proportions  en  consé- 
quence des  besoins  nouveaux.  Aussi,  dès  cette  époque,  re- 
gardais-je  l'ensemble  des  appareils  de  M.  L.  Duvoir,  et  géné- 
ralement tous  les  appareils  de  chauffage  à  l'eau  chaude 
produisant  la  ventilation  par  aspiration,  comme  propres  à 
fournir  pour  les  autres  hôpitaux  la  solution  de  la  question 
de  la  ventilation;  et  dans  un  rapport  adressé,  vers  la  fin  de 
1847,  à  Tadministration  de  la  ville  de  Paris,  sur  un  projet 
présenté  par  le  même  constructeur  pour  le  chaufTage  et  la 
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yentilation  de  l'hôpital  du  Nord,  appelé  aujourd'hui  hôpital 
de  Lariboisière,  je  conclus,  avec  mes  collègues,  à  Tadoption 
de  ce  projet,  en  indiquant  quelques  modifications  ayant  pour 
but  d'accrottre  l'énergie  des  moyens  d'appel  et  le  volume 
d'air  extrait  des  salles. 

Plus  tard,  en  1852,  lorsque  d'antres  projets  furent  présen- 
tés^ en  concurrence  avec  celui  de  M.  L.  Duvoir,  ayant  été 
consulté  par  M.  le  ministre  de  l'intérieur,  je  lui  proposai  * 


•  Bapport  sur  les  projeU  présentés  pour  le  chauffage  et  la  untilation 
de  Vhôpital  du  Nord  {mai  1852). 

Monsieur  le  Ministre , 

Les  projets  de  chauffage  et  de  Tentilation  proposés  ponr  l'hôpital  du  Nord, 
sur  lesquels  vous  m'avez  fait  Thonneur  dé  me  demander  mon  opinion ,  ont 
été  examinés  avec  le  plus  grand  soin  par  une  commission  présidée  par 
M.  Regnault,  et  qui  comptait  dans  son  sein  H.  Pelouze  et  d'autres  personnes 
très- compétentes  pour  juger  de  semblables  questions. 

11  m'est  bien  difficile  dans  le  peu  de  temps  dont  je  puis  disposer,  et  au 
moment  de  partir  pour  une  mission  que  me  donne  M.  le  Ministre  de  la 
guerre ,  d'approfondir  assez  l'étude  de  ces  projets  pour  pouvoir  émettre 
une  opinion  personnelle,  surtout  si  elle  devait  être  différente  de  celle  de 
mon  savaot  confrère  M.  Regnault. 

Je  ticherai  cependant  de  vous  faire  connaître  les  doutes  qui  se  sont  éle- 
vés dans  mon  esprit  après  la  lecture  des  pièces  qui  m'ont  été  communi- 
quées, et  je  crois  pouvoir  le  faire  d'autant  mieux  que  les  principaux  ne 
portent  pas  sur  les  qualités  ou  les  défauts  des  systèmes  présentés,  mais 
sur  le  fond  même  des  questions  et  sur  la  manière  d'assurer  le  service  de 
ce  vaste  hôpital. 

n  s'agit,  dans  ces  projets,  de  chauffer  et  de  ventiler  à  la  fois  les  salles 
occupées  par  les  malades.  La  commission  a  distingué  avec  raison  les  pro- 
jets où  la  ventilation  doit  être  produite  directement  par  les  appareils  de 
chauffage  proprement  dits  de  ceux  où  elle  doit  être  déterminée,  soit  par  un 
chauffage  spécial,  soit  par  des  moyens  mécaniques. 

En  présence  des  inégalités  qu'ont  souvent  présentées  dans  leur  marche 
les  dispositifs,  tels  que  ceux  de  M.  Léon  Duvoir,  qui  ventilent  par  appel  di- 
rect produit  par  les  appareils  dt  chauffage,  elle  s'est  prononcée  en  faveur 
du  système  de  ventilation  indépendante. 

Dans  ce  dernier  mode,  deux  projets  lui  étaient  présentés  :  Fun  par 
M.  Grouvelle ,  qui  se  propose  de  produire  la  ventilation  par  aspiration 
au  moyen  d'un  fourneau  spécial  d'appel  ;  Vautre ,  par  M.  Farcot ,  qui 
emploie  des  ventilateurs  destinés  à  insuffler  ou  à  refouler  de  l'air  dans  les 
salles. 

Elle  a  donné  la  préférence  à  ce  dernier  projet,  qui  lui  parait  assurer  la 
régularité  de  la  ventilation,  indépendamment  de  toute  variation  de  tempé- 
rature et  de  la  plus  ou  moins  grande  exactitude  que  les  chauffeurs  appor- 
teraient à  leur  service. 

Je  ne  puis  que  reconnaître  la  sagesse  de  ces  motifs  :  mais,  avant  d'aller 
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de  mettre  en  présence  les  deux  projels  les  mieux  étudiés,  et 

d'appliquer  Tun,  celui  de  M.  L.  Duvoir-Leblanc,  chauffant  à 

,  Teau  chaude  et  ventilant  par  aspiration,  à  trois  des  paTÎl- 


plus  loin,  je  crois  devoir  appeler  votre  attention  sur  les  bases  mêmes  qui 
ont  été  admises  dans  le  programme  du  concours.  La  condition  posée  aux 
concurrents  était  d'assurer  : 

1*  Une  ventilation  continue  d'air  chaud  pendant  Thiver  et  d*air  froid 
pendant  la  saison  chaude  à  raison  d'au  moins  20  mètres  cubes  par  Ut  et  par 
heure  dans  les  salles  de  malades;  et  2*  une  ventilation,  pendant  le  jour 
seulement,  dans  les  chauffoirs  à  raison  de  10  mètres  cubes  par  lit  du  pavil- 
lon correspondant. 

J*ai  été  étonné,  je  l'avoue,  de  l'exiguïté  des  quantités  d'air  à  renouveler 
qui  ont  été  ainsi  demandées  pour  un  aussi  vaste  hôpital,  destiné  à  servir  de 
modèle  à  Tamélioration  si  désirable  de  tous  les  autres.  Des  expériences  qui 
avaient  une  précision  suffisante,  et  que  j'ai  faites  en  1847  à  l'hôpital  Beau- 
jon,  ont  montré  que,  dans  le  pavillon  Clémentine,  les  appafeils  de  chauf!age 
et  de  ventilation  simultanés  produisaient,  par  lit  et  par  heure,  une  aspira- 
tion d'environ  : 

66""*  au  rez-de-chaussée, 
CO  6  au. premier  étage, 
42      »  au  deuxième  étage. 

Cette  ventilation  abondante  a  produit  sur  l'état  hygiénique  du  pavilIoQ 
les  résultats  les  plus  favorables,  et  cependant  elle  n'est  pas  encore  suffi- 
sante pour  enlever  toute  mauvaise  odeur,  lorsqu'il  y  a  des  blessures  et  des 
opérations  graves. 

11  me  semble  donc  résulter  de  ces  faits  que  le  minimum  du  volume  dVir 
à  enlever  aurait  dû  être  fixé  à  soixante  mètres  cubes,  par  lit  et  par  heure, 
dans  les  snlles,  et  à  vingt  mètres  cubes,  par  lit  et  par  heure,  dans  le 
promenoirs,  ce  qui  est  plus  que  double  de  la  quantité  demandée  an  pro- 
gramme. 

Il  serait  regrettable  qu'au  moment  où  l'administration  municipale  de 
Paris  va  réaliser  un  perfectionnement  si  désirable  dans  le  service  des  hô- 
pitaux, il  ne  fût  introduit  que  d'une  manière  incomplète  et  avec  une  par- 
cimonie aussi  fâcheuse. 

Il  résulterait  certainement  de  l'augmentation  de  la  ventilation  un  accrois- 
sement de  dépense;  mais,  outre  qu'il  ne  serait  pas  proportionnel  au  vo- 
lume d'air,  il  faut  songer  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  d'une  question  d'argent,  mais 
bien  d'une  question  d'humanité;  et,  d'ailleurs,  la  plus  grande  rapidité 
des  guérisons,  la  diminution  de  la  durée  du  séjour  dans  les  hôpitaux,  la 
moindre  gravité  des  maladies  ne  tarderaient  pas  à  fournir,  au  point  de  vue 
financier  seulement ,  une  ample  compensation  à  cet  accroissement  de  dé- 
penses. 

Je  crois  donc,  monsieur  le  Ministre,  abstraction  faite  de  toute  considé- 
ration des  différents  systèmes  proposés,  devoir  vous  prier  d'exiger  que 
le  minimum  des  volumes  d'air  expulsé  par  lit  des  salles  de  malades  soit 
fixé  à  60  mètres  cubes,  et  pour  les  promenoirs  à  20  mètres  cubes,  avec 
obligation  de  doubler  cette  quantité  dès  que  Tadministratioa  en  recon- 
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ions;  l'autre,  celui  de  MM.  Farcot,  Thomas  et  Laurens,  a?ec 
chauffage  à  la  vapeur  et  poêles  à  eau  de  M.  Grouvelle,  ven- 
tilant par  insufflation,  aux  trois  autres  pavillons.  J'insistai 
pour  qu'une  grande  expérience  nous  apprit  d^une  manière 


naîtrait  la  cooyenaace  ou  la  nécessité ,  sans  que  la  dépense  ezcéd&t, 
daDS  une  proportion  donnée  (20  pour  100  par  ezem|le),  la  dépense  nor« 
maie. 

Quant  aux  systèmes  eux-mêmes^  Je  reconnais  avec  la  commission  muni- 
cipale qu'il  convient  d'assurer  le  service  de  la  ventilation  indépendamment 
de  celui  du  chauffage  :  mais  s'ensuitil  qu'il  y  ait  lieu  de  préférer  la  venti 
lation  mécanique  à  la  ventilation  par  la  chaleur,  et,  dans  ce  dernier  cas, 
que  la  veniilalion  mécanique  par  pulsion  ou  refoulement  de  l'air  dans  des 
conduites  de  plusieurs  centaines  de  mètres  de  développement  soit  préférable 
à  la  ventilation  mécanique  par  appel?  Je  l'ignore  complètement,  et,  en 
l'absence  de  documents  authentiques  et  comparables  au  cas  présent,  je  ne 
puis  m'empccber  d'avoir  des  doutes  sérieux. 

Je  crains  surtout  que ,  la  pression  produite  par  le  ventilateur  allant  sans 
cessa  en  décroissant  depuis  l'origine  des  conduites  et  du  premier  pavillon 
au  dernier,  il  n'y  ait  dans  la  ventilation  une  très-grande  irrégularité  mal- 
gré les  disposilicns  prises  pour  l'éviter. 

Faut-il,  en  outre,  malgré  l'avantage  que  présente  un  seul  appareil  de 
chauflage  et  de  ventilation,  courir  les  risques  de  voir,  par  un  simple  déran- 
gement de  cet  appareil  double  ea  partie ,  le  service  de  tout  l'hâpilal  inter- 
rompu? Je  iou^  avoue  que  je  ne  le  crois  pas. 

Enfin,  en  présence  d'un  système,  celui  de  If.  Léon  DuvQir,  qui  fonc- 
tionne convenablement ,  qui  a  pour  lui  la  sanction  de  grands  et  nombreux 
succès,  qui  le  premier  a  satisfait  aux  conditions  d'une  abondante  ventilation 
au  moyen  de  laquelle  depuis  cinq  ans  bientôt  les  déplorables  accidents  qui 
86  produisent  si  souvent  dans  les  autres  hôpitaux  et  dans  les  autres  pavil- 
lons de  l'hospice  Beaujon  ont  presque  complètement  disparu,  de  celui  qui 
en  est  pourvu,  et  dont  les  irrégularités  ne  sont  imputables  pour  la  plupart 
qu'à  des  négligences  qui  résultent  d'un  défaut  de  surveillance  et  pourraient 
être  évitées  par  des  moyens  divers  de  contrôle,  est- il  sage  de  tenter,  sur 
une  aussi  vaste  échelle,  l'expérience  d'un  système  en  apparence  plus  ra- 
tionnel, mais  qui  n'a  pas  été  éprouvé  dans  les  conditions  auxquelles  il  se 
trouverait  soumis?  C'est  une  question  que  je  ne  puis  prendre  sur  moi  de 
résoudre  affirmativement  jusqu'à  plus  ample  information. 

S'il  ne  s'agissait  que  de  faire  un  essai  comparatif  sur  l'un  ou  l'autre  des 
b&Uments,  ou  même  sur  la  moitié  de  part  et  d'autre,  je  n'hésiterais  pas, 
parce  que,  sans  me  préoccuper  des  intérêts  financiers,  je  ne  verrrais  dans 
cette  tentative,  qui  dans  les  deux  cas  assurerait,  au  moins  à  peu  près,  des 
deux  côtés  une  amélioration  considérable,  qu'une  grande  expérience  dont 
le  résultat  final,  en  apportant  au  régime  des  hôpitaux  une  immense  amé- 
lioration, donnerait  des  moyens  sûrs  de  la  généraliser. 

C'est  à  TOUS,  monsieur  le  Ministre,  qu'il  appartient  d'apprécier  toute 
l'importance  de  la  question  à  ce  point  de  vue  géuéral,  et  de  ne  pas  la  cir- 
conscrire à  l'hôpital  du  Nord. 

Quant  à  moi,  par  les  motiCs  que  je  tous  ai  signalés,  et  d'après  le  peu  de 
tempa  que  je  puis  à  préseût  cooiacrer  à  cette  importante  question,  obligé 

VKIT.  I.  M 
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certaine  si  Ton  pourrait  parvenir  à  yentiler,  h  assainir,  non 
pas  seulement  rhdpilal  Lariboi^ère,  mais  tous  les  hôpjlaux 
de  France,  nos  casernes^  nos  ateliers,  avec  une  dépense 
minime  par  rapport  aux  résultats  qu'elle  produirait,  en  di- 
minuant les  causes  de  maladie  et  de  mortalité,  si  nombreuses 
dans  tous  les  lieux  de  réunion. 

Cette  solution  fut  approuvée  par  le  ministre,  et  c*est  à  cette 
circonstance  que  sont  dus  l'établissement  simultané  des  deux 
systèmes  qui  fonctionnent  à  Tbôpital  Lariboisière,  et  lu  faci- 
lité que  nous  avons  eue  de  les  comparer  dans  des  conditions 
i  très-peu  près  identiques. 

J'avais  en  même  temps  demandé  qu'une  commission, 
composée  d'hommes  compétents  et  offrant  toutes  les  garan- 
ties d'indépendance,  fût  constituée  pour  suivre  et  observer  la 
marche  et  les  effets  de  ces  appareils  sous  tous  les  points  de 
vue  ;  mais  cette  dernière  proposition  n'eut  pas  de  suile,  et 
l'administration  se  contenta  de  faire  constater  purement  et 
simplement  si  les  conditions  prescrites  par  le  texte  des  mar- 
chés avaient  été  satisf.iites.  Sans  le  zèle  de  quelques  obser- 
vateurs habiles,  la  comparaison  eût  encore  été  impossible 
en  1860. 

J'ai  précédemment  analysé  et  discuté  les  résultats  obtenus 
dans  les  pavillons  chauffés  à  la  vapeur  et  ventilés  par  insnf- 


de  partir  dans  deux  jours  pour  accomplir  uoe  mission,  en  présence  des  «bi- 
nions émises  par  mon  savant  confrère  M.  Regnault ,  je  ne  puis  exprimer 
que  des  doutes  sur  Topportunité  quM  y  aurait  à  adopter  d'une  manière 
absolue  la  solution  qu'il  croit  préférable  et  sur  l'eificacité  de  laquelle 
l'expérience  n'a  p^s  prononcé.  Taimerais  mieux,  je  l'avoue,  augmenter  un 
peu  les  dépenses  à  la  charge  de  la  ville  de  Parts,  et  mettre  en  prétenee 
les  deux  systèmes  opposés,  en  donnant  la  moite  du  service  à  cbacu 
d'eux  :  la  concurrence  les  maintiendrai i^  dans  le  meilleur  état  possible, 
et  avant  peu  le  gouvernement  serait  en  mesure  d'opérer  avec  certitude  ai 
de  doter  tous  les  hôpitaux  et  toutes  les  casernes  d'une  immftfff^  «oé- 
lloration. 

Je  conclus  donc  à  ce  que  les  appareils  de  M.  Léon  Duvoir-Leblanc  aoient 
adoptés  pour  trois  des  b&timents  de  Thôpital  du  Nord,  et  ceux  de  MM.  JRtf- 
cot,  Grouvelle,  Thomas  et  Laurens  pour  les  trois  autres. 

L'avenir  décidera  quel  est  celui  des  deux  systèmes  dont  ramploi  doit 
être  généralisé. 
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flalion.  Les  mêmes  observateurs»  M.  Grassî,  UM.  Trélat  et 
H.  Pëligot  et,  depuis  eux,  MM.  Leblanc  et  Ser,  nous  fourniront 
des  résultats  d'observations  sur  l'autre  système.  J'y  joindrai 
ceux  des  expériences  que  j'ai  fait  exécuter  moi-même. 

889.  Expériences  de  la  commission  de  réception  des  appareils 
de  Vhôpital  Necker.  —  Mais,  avant  de  discuter  ces  résultatSi  il 
me  paraît  utile  de  reproduire  textuellement  la  plus  grande 
partie  du  rapport  adressé,  le  3  août  1853,  à  M.  le  directeur 
général  de  l'Assistance  publique  sur  les  appareils  de  chauf- 
fage et  de  ventilation  établis  à  l'hôpital  Necker  par  M.  L.  Du- 
voir^Leblanc,  par  une  commission  composée  de  MM.  Combes, 
membre  de  l'Institut;  Leblanc  (Félix),  répétiteur  k  l'école 
Polytechnique  ;  Gauthier,  architecte,  membre  de  l'Institut,  et 
Huvé,  architecte. 

Sans  reproduire  la  description  des  appareils,  que  j'ai 
doonée  plus  haut  à  l'occasion  de  Thôpital  Lariboisière,  je  me 
bornerai  aux  résultats  généraux  des  observations. 

Mais  il  convient  cependant  de  dire  que,  pour  mesurer  le 
volume  d'air  neuf  fourni  par  les  poêles,  M.  F.  Leblanc,  rap- 
porteur de  la  commission,  avait  placé  au-dessus  de  l'orifice 
pratiqué  à  leur  partie  supérieure  un  tuyau  en  tôle  de  même 
diamètre  que  cet  orifice,  et  offrant  par  conséquent  une  sec- 
tion de  passage  un  peu  plus  grande  que  la  grille  en  laiton 
qui  le  recouvre. 

Par  cette  disposition,  la  vitesse  de  passage  à  travers  la  grille 
se  trouvait  diminuée  au  débouché  des  ûlets  fluides  dans  le 
tuyau,  ce  qui  occasionnait  une  légère  perte  de  force  vive  ou 
de  travail  moteur,  sans  grande  influence  sur  les  résultats* 

L'anémomètre  était  placé  à  0",25  du  sommet  du  tube,  dans 
son  intérieur,  ou  à  0"*,75  au-dessus  de  la  bouche,  et  par  coc« 
sëquent  assez  loin  de  cette  bouche  pour  que  le  parallélisme 
des  filets  pût  être  considéré  comme  bien  établi. 

Ces  expériences  étaient  donc  fisdtes  dans  des  conditions  qui 
permettaient  d'atteindre  le  degré  d'exactitude  que  l'on  peut 
^  flatter  d'obtenir  dans  de  semblables  recherches. 
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SUS.  YeniOaiion  générale  iThiver, —  «  Cette  ventilatioD,  me* 
sorée  dans  la  grande  cheminée  d'appel  général,  dont  la  sec-» 
lion  était  de  S  mèlres  carrés  ao  nlTcao  où  ranémomètre 
était  placé,  a  donné  des  nombres  qui  ont  oscillé  entre  les 
deux  limites  extrêmes,  15  OOO***  à  16  500"-'  par  henre,  soit 
88  à  98"  «  par  heure  et  par  lit. 

«  La  température  extérieure  a  varié  de  S*,7'  à  +7%8'. 

«  La  température  la  plus  éleyée  qu*ait  présentée  Tair  versé 
dans  l'enceinte,  à  la  houche  même  des  poêles,  a  été  de  30^  à 
31*  centigrades.  > 

Tiniilalion  pariielk.  —  «  Les  mesures  précédentes  ayant 
été  exécutées,  on  a  procédé  à  plusieurs  reprises,  à  des  jours 
et  heures  diflérents,  à  des  jaugeages  partiels  de  Tair  qui  en- 
trait dans  les  salles  ou  qui  en  sortait 

«  Le  jaugeage  de  Tair  entrant  par  les  poêles  ou  par  les 
grîDages  du  parquet  aux  étages  supérieurs  s*est  fait  a?ec 
facilité. 

«  Le  jaugeage  de  Pair  sortant  a  été  plus  pénible,  en  raison 
de  la  multiplicité  des  cheminées  pratiquées  dans  répaisseor 
des  murs  et  des  défauts  d'uniformité  de  section  pour  ces 
dÎTorses  cheminées.  On  a  mesuré  la  section  de  chaque  che- 
minée où  ranémomètre  a  été  placé;  et,  d'après  les  résultats 
obtenus  sur  un  certain  nombre  de  cheminées,  on  a  formé 
une  moyenne  qui,  multipliée  par  le  nombre  des  cheminées 
de  chaque  salle,  a  donné  un  chiffre  suffisamment  exact  pour 
le  Tolume  d'air  total  expulsé  de  la  salle. 

«  L'air  sortant  a  constamment  dépassé  de  beaucoup  le 
chiffre  de  60"**  par  heure  et  par  lit;  on  a  constaté  souvent 
70  à  73—.. 

c  En  général,  les  cheminées  les  {dus  éloignées  de  la  che- 
minée générale  d'appel  débitent  moins  que  celles  qui  en  sont 
le  plus  rapprochées.  La  moyenne  pour  chaque  salle  a  quel- 
quefois atteint  90"**  par  heure  et  par  lit,  et  même  lOO^^ 
Les  résultats  maxima  correspondent  aux  mesures  prises  au 
rei-de-chaussée.  « 
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S84.  Température  dans  les  sattes.^  «  L'observation  réitérée 
de  la  température  dans  les  salles,  pendant  le  jour,  n'a  jamais 
indiqué  un  chifTre  inférieur  à  15*,  même  lorsque  la  tempe* 
rature  extérieure  était  moindre  que  zéro.  Elle  était  ordinai- 
rement maintenue  à  16";  quelquefois  même,  et  pour  une 
température  extérieure  de  peu  supérieure  à  zéro,  l'on  a 
trouvé  18*  à  l'intérieur,  » 

fiStt.  Volume  éTeau  chaude  disponible,  —  «  Le  jaugeage  de 
l'eau  chaude  disponible  dans  une  journée  a  donné  une  quan- 
tité qui  n'était  pas  inférieure  aux  2500  litres  exigibles  aux 
termes  du  marché.  » 

586.  Conclusions  relatives  à  la  ventilation  d*hiver  et  au  chauf- 
fage. —  <  En  résumé,  l'on  voit  que  les  conditions  du  marché 
se  sont  trouvées  remplies,  et  même  dépassées,  puisque  con- 
stamment la  température  a  pu  être  maintenue  supérieure  à 
15*  centigrades,  et  la  ventilation  notablement  supérieure 
aussi  au  chiffre  minimum  de  GO"*'*  par  lit  et  par  heure  im- 
posé par  Tadministration.  » 

587.  Ventilation  totale  d^iti.  —  «  Le  jaugeage  du  courant 
d'air  dans  la  grande  cheminée  d'appel  général  a  donné  en 
moyenne  11 157"'«  d'ahr  par  heure,  soit  69"«,7  par  heure  et 
par  lit. 

<  L'expérience  a  été  faite  le  matin,  le  feu  n'étant  pas 


288.  Ventilation  partiale.  —  t  Le  jaugeage  de  l'air  d'entrée 
a  donné  49"'«  à  59"  •  par  heure  et  par  lit. 

c  La  ventilation  dans  les  cheminées  partielles  n'a  pas  été 
moindre  de  OS"***  par  heure  et  par  lit;  elle  a  souvent  atteint 
et  même  dépassé  70"*. 

fi89.  Conclusions.  —  «  En  résumé,  la  commission  est  d'avis 
que  les  effets  produits  par  les  appareils  établis  à  Thospice 
Necker  par  M.  Léon  Duvoir,  sous  le  rapport  de  la  tempéra- 
ture à  maintenir  dans  les  salles  pendant  l'hiver,  et  sous  le 
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rapport  de  la  ventilation,  satisfont  aux  conditions  du  marché 

de  ce  constructeur,  et  qu'il  en  est  de  même  de  la  Tentilation 

d'été. 

c  Les  expériences  relatives  au  jaugeage  de  l'eau  chaude 
disponible  pour  le  service  des  malades  pendant  une  jooruée 
ont  démontré  que  les  conditions  du  marché  du  conslradeur 
étaient  également  remplies  à  cet  égard. 

«  Paria,  le  3  avril  1853. 

<  Signé  :  Gh.  Combes.      Signé  :  E.  PéuGOT. 
c  Signé  :  F«  Leblanc.  » 

On  voit  par  ce  rapport  que  le  système  de  ventilatioa  par 
appd  au  moyen  de  la  circulation  de  Teau  chaude  est  suscep* 
tible  d*assurer,  Télé  comme  Thiver»  un  renouvellement  régu- 
lier de  Tair»  tant  par  l'arrivée  de  l'air  nouveau  que  par  Fex- 
traction  de  l'air  vicié. 

290.  Expériences  faîtes  à  rhdpital  Lariboisière.  —  On  doit  à 
M.  Grassi^  pharmacien,  une  série  nombreuse  d'observations 
iigdtes  avec  soin  sur  les  appareils  de  chaufTage  et  de  vealila- 
tion  établis  d'après  le  même  système  et  par  le  même  con- 
structeur &  l'hôpital  Lariboisière.  Ces  expériences,  qui  ont  bxi 
le  sujet  d'une  thèse  pour  le  doctorat  en  médecine,  présentée 
par  cet  auteur  le  6  juin  1856,  ont  été  publiées  d'abord  sous 
le  tiU*e  de  Thèse^  et  ensuite  dans  les  Annales  iT hygiène.  Ten 
reproduirai  ici  la  plupart  des  résultats. 

99t.  Dans  ses  expériences,  M.  Grassi  s'est  proposé  d'abord 
d'étudier  la  ventilation  sans  chauffage,  ou  ventilation  d'été, 
et  la  ventilation  avec  chauffage,  ou  ventilation  d'hiver. 

Il  a  mesuré  à  l'aide  d'anémomètres  : 

1*  Le  volume  d'air  entré  par  les  .poêles; 

S""  Le  volume  d'sdr  sortant  par  les  canaux  d'évacuation  ; 

3*  Celui  qui  s'échappe  dans  le  même  momeat  par  la  che- 
minée d'appeL 
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baminons  et  discutons  ces  résultats;  mais  indiquons  d'a- 
bord comment  Fauteur  a  opéré  pour  les  poêles. 

Voici  ce  qu*il  dit*  :  «  Pour  mesurer  le  volume  d'air  entrant 
par  les  poètes»  je  plaçais  l'anémomètre  dans  un  grand  tuyau 
en  tOle,  formé  d*un  tronc  de  cône  surmonté  par  un  cylindre. 
La  grande  base  du  tronc  de  cône  s'adaptait  exactement  sur 
l'oQverture  circulaire  des  poêles.  Le  diamètre  de  la  partie 
cylindrique  du  tujau  serrant  aux  grands  poêles  est  0",297; 
l'anémomètre  fixé  dans  l'axe  était  à  0",70  de  l'ouverture  du 
poêle.  Pour  les  petits  poêles,  la  partie  cylindrique  du  tuyau 
à  0",î83;  ranémomètre  est  à  O-'jSO  de  Torifice.  » 

Or,  pour  tirer  des  expériences  de  M,  Grassi  et  de  celles  de 
MM.  E.  Trélat  et  H.  Péligot,  qui  ont  été  exécutées  avec  le  même 
disporitif,  tout  le  parti  que  méritent  ces  observations,  faites 
avec  soin,  il  importe  de  remarquer  tout  d'abord  que,  dans 
les  grands  poêles  de  ces  pavillons,  il  y  a,  pour  le  passage  de 
l'air,  un  tuyau  central  de  0",40  et  12  petits  tuyaux  de  0",10 
de  diamètre,  présentant  une  section  totale  de  passage  égale 
à  0""'^,22;  mais,  d'une  autre  part,  rorifice  supérieur  du 
couvercle  du  poêle  a  0",55  de  diamèlre,  ce  qui  correspond 
à  une  surface  égale  à  0",2376,  qui  est  recouverte  par  une 
grille  en  laiton,  dont  les  maillons  diminuent  l'orifice  d*écofi- 
lement  de  0**^,073^  environ,  et  le  réduisent  en  définitive 
à  0-^,1642. 

Ainsi,  par  la  dimension  donnée  par  le  construc- 
teur à  ce  détM>uché  au  sommet  du  poêle,  l'aire  de 
passage  k  travers  les  poêles  se  trouve  réduite  dans  le 

n  I  ftAo 
rapport  de  tt^tt^  =  0,75  environ,  et  se  trouve 

*^*  0.2200         • 

pour  les  quatre  poêles  égale  à. 0"**v,6568; 

et  pour  le  petit  poêle  de  la  chambre  à  deux  lits, 

dont  l'orifice  se  trouve  ainsi  réduit  à 0—^,0326. 


Total 0,6dd4. 


'^AmiàtÊS  Shygiènet  tome  V,  pages  199  et  ZOO. 
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tandis  que  les  tuyaux  des  19  cheminées  d'appel,  qui  ont  cha- 
cune 0~,23  sur  0™,  23,  offrent  pour  l'évacuation  une  section 
totale  égale  à  O^îSXO-.SSX  19  =  1-S005. 

Le  constructeur  a  donc,  fort  à  tort,  réduit  démesurément 
les  passages  d'arrivée  de  l'air,  et  il  y  aurait  lieu  de  modifier 
les  ouvertures  des  poêles,  pour  les  rendre  au  moins  égales, 
et  même  supérieures,  à  la  somme  des  sections  de  passage  à 
travers  les  tuyaux  réchauffeurs  des  poêles. 

Mais,  outre  cette  réduction  du  débouché  de  l'air  par  les 
poêles,  l'appareil  employé  par  M.  Grassi  en  a  Introduit  une 
autre  dont  il  importe  de  tenir  compte,  pour  rectifier  les  con- 
séquences qu'il  a  tirées  de  ses  observations.  En  effet,  le  tuyaa 
cylindrique  dans  lequel  M.  Grassi  a  placé  l'anémomètre  pour 
les  grands  poêles  n'avait  que  0'',297  de  diamètre,  ce  qui  n'of- 
frait qu'une  section  de  passage  de  0"*  "i^oeid;  de  sorte  que, 
dans  toutes  les  expériences  faites  sur  les  grands  poêles,  la 
section  dans  laquelle  on  a  placé  Tanëmomètre,  et  par  laquelle 
on  a  multiplié  la  vitesse  observée,  a  été,  par  suite  du  dispo- 
sitif employé,  réduite  dans  le  rapport  de        '         =5Ti 

Or,  comme  on  réduisait  ainsi  l'orifice  d'écoulement  sans 
que  la  pression  extérieure  ni  la  pression  intérieure  dans  la 
salle  variassent  sensiblement;  que  l'on  n'opérait  à  la  fois 
que  sur  un  seul  poêle ,  les  autres  restant  libres,  il  s'ensuit 
nécessairement  que  tous  les  résultats  des  expériences  faites 
par  M.  Grassi  sur  les  volumes  d'air  fournis  par  les  grands 
poêles  doivent  être  augmentés  dans  un  certain  rapport. 

Dans  un  premier  examen  de  ces  expériences,  et  n'ayant 
pas  encore  eu  la  facilité  ni  le  temps  de  faire  des  expériences 
directes,  nous  avions  d'abord  pensé  que  celte  augmentation 
devait  être  faite  dans  le  rapport  même  des  sections  ou  de 
2,68  à  1,00^  ainsi  que  cela  serait  exact  pour  d'autres  cas  ana- 
logues. Mais  des  expériences  spéciales  faites  avec  un  tayan 
des  proportions  indiquées  plus  haut  notis  ont  montré  qoe 
cette  évaluation  était  trop  forte,  et  que  les  résultats  obtenus 
par  M.  Grassi,  ainsi  que  ceux  de  MM.  Trélat  et  Péligot,  dont 
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nous  parlerons  plus  loin,  devaient  être' seulement,  mais  au 
moins,  multipliés  par  1,40,  pour  donner  les  volumes  d'air 
réellement  fournis  par  les  poêles. 

n  n*en  est  pas  de  même  des  expériences  faites  sur  les  petits 
poêles  des  chambres  à  deux  lits,  parce  que,  pour  ces  poêles. 
Taire  de  section  du  tuyau  employé  pour  y  placer  l'anémo- 
mètre était  égale  à  0"'S0628,  tandis  que  l'aire  du  débouché 
par  les  couvercles  de  ces  poêles  n'était  que  de  0'"*^,0326;  il  n'y 
avait  donc  alors  aucune  gêne  à  l'écoulement,  qui  se  faisait 
seulement  avec  moins  de  vitesse  qu'au  passage  par  les  poêleSi 
ce  dont  TaDémomètre  tenait  compte. 

En  même  temps  qu'il  observait  le  volume  d*air  entré  par 
les  poêles,  M.  Grassi  mesurait  aussi  le  volume  d'air  qui 
s'échappait  par  les  cheminées  d'évacuation,  et  les  résultats  de 
ses  expériences,  modifiés  quant  au  produit  des  poêles  d'a- 
près l'observation  précédente,  conduisent  aux  conséquences 
suivantes  : 


Da  4  au  s  oct.,  à  11  h.  30^. 
—  Id. 


Da  7aal4oct.,  à  11  h.. 

Du30au21oct.,àllli.30'. 
Du  15  au  26  oct.,  à  U  h.  15'. 


Rez-de-chaussée ,  salle  Sainte- 
Eugénie 

!*•  étage,  salle  Saint^^Uaahsth. 

2*  étage ,  salle  Sainte-Anne. . 


Rez-de-chaussée,  salle  Sainte- 
Eugénie 

!•'  étage,  salle  Sainte-Elisabeth 

2*  étage p  salle  Sainte-Anne.. . . 


Du9au30oct.,del0h  SO' 
à  2  h.  du  matin 


Rez-de-chaussée ,  salle  Sainte- 
Eugénie 

l*'élage,  salle  Sainte-Elisabeth, 

2*  étage ,  salle  Sainte-Anne. . . . 


Moyennes. 


:ntilation  sans  chauffaoe. 


.CM  ES  D'AIR  SORTANT 
FÀK  LX^  CWMWtM 

VOLUMES  D'AIR 

80KT18 

par  la  cheminée 
oeoirale. 

até. 
rieure. 

TEMPÉRATURES 

nets 

de 

la  tempé- 
rature 
delà 

cheminée 
Bur  la. 
lempé- 
raiure 
exté- 
rieure. 

let 

•huil 
Ices 
Mile. 

l'oriBce 
de  U  petite 
chambre. 

par  lit 
«i  par 
heure. 

TOTAL. 

par  lit 
et  par 
heure. 

Inté- 
rieure 
des 
saUes. 

delVir 

an  bas 

de 
la  che- 
minée 

-' 

:  •*^- 

III.C. 

m  c. 

m.c 

nLC. 

•6,6 

237  » 

14S2 

18>,8 

23*,  0 

34V  S 

20», 3 

J9,9 

896,4 

14-,  2 

18», 0 

18»,  2 

34»,  5 

20^,3 

7,7 

139,4 

14*,2 

19»,  0 

19»,  0 

33*,  9 

19-,  7 

^ 

.»4,2 

1272,8 

79,2 

ooo4,o 

87,1 

8117  > 

il, 7 

151,9 

14%  0 

1T.5 

21*,  0 

» 

* 

U,6 

109,4 

6^,0 

14%  4 

13»,  0 

32%  5 

26^,5 

17,2 

73,7 

10»,  0 

15V4 

14%  6 

30»,  0 

20»,  0 

"W,5 

335,1 

82,6 

7927,6 

141,2 

140,4 

9S5 

14%  0 

15*,  5 

22*,  0 

12»,  0 

.20.7 

68,4 

8*,3 

14%  0 

» 

22»,  0 

13«,7 

i79> 

70  • 

8-,3 

14%  0 

* 

22»,  0 

13»,  7 

'm,9 

298,8 

6609,7 

68,8 

8028  » 

78,7 

77  » 

82,9 
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SM.  Observation.  —  On  remarquera  que,  dans  la  première 
expérience,  les  poêles  du  deuxième  étage  n'auraient  ien 
fourni.  Il  est  très-probable  que  quelque  circonstance  acciden- 
telle aura  troublé  l'expérience  sur  ces  poêles ,  puisque  les 
cheminées  d'évacuation  de  cet  étage  débitaient  encore  à  peu 
près  le  même  volume  d*air  que  celle  des  deux  autres. 

Dans  les  expériences  des  13-14  et  des  29-30  octobre,  les 
volumes  d'air  écoulés  par  les  poêles  n  ont  pas  non  plus  pré- 
senté beaucoup  de  concordance,  ce  qui  tient  sans  doute  &  ce 
que  la  circulation  d'eau  n'y  était  pas  bien  réglée. 

Il  y  a  lieu,  en  outre,  de  remarquer  que  le  volume  d*air 
sortant  a  été  trouvé,  dans  ces  deux  expériences,  supérieur  à 
celui  de  l'air  fourni  par  les  poêles,  ce  qui  doit  tenir  à  des  ren- 
trées d'air  par  les  portes  et  par  les  fenêtres. 

Il  faut  aussi  faire  une  observation  analogue  quant  au  vo- 
lume d*air  sorti  par  la  cheminée  centrale,  qui,  étant  toujours 
chauffée  à  30^"  au  moins  dans  le  bas,  produisait  une  dilatation 
de  l'air  qui  la  traversait. 

En  résumé,  ces  expériences,  malgré  les  irrégularités  assez 
grandes  qu'elles  présentent,  conduisent,  d'après  leur  ensem- 
ble, aux  résultats  suivants  : 

Ventilation  de  nuit  au  mois  dC octobre  1855  : 

Volume  d'air  passant  par  les  poêles,  par  heure  et 
par  lit 41-«,7 

Volume  d'air  sortant  par  les  cheminées  d'appel, 
par  heure  et  par  lit 77  ,0 

Volume  d'air  sortant  par  la  cheminée  centrale, 
parheureet  parlit,  à  30« 82   ,9 

n  s'ensuit  donc  que  la  ventilation  d'automne,  sans  chauf- 
fage, a  été  réellement  erficace,  et  qu'elle  a  notablement  dé- 
passé le  volume  exigé  par  les  marchés. 

Ce  résultat  est  aussi  favorable  que  celui  qu3  Y  on  avait  ob- 
servé à  l'hôpital  Necker,  et  qui  avait  été  de  69"%7  par  heure 
et  par  lit. 
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8»5.  Expériences  de  MM.  E.  Trilat  et  H.  PiligoU  —  MM-  Trélal 
et  H.  Pëligot  ont  aussi  exécuté  de  nombreuses  séries  d'expé- 
riences avec  les  mêmes  iustnimentSy  et  leurs  résultats  condui- 
sent aux  chiffres  suivants  : 

VOLUMES  D^AIR  SOBTIS  PAR  LES  CHEMINÉES  D'aFPEL. 


DESIGNATION. 

DATES. 

TOTAL. 

PAR  LIT  ET  PAR  HEURE. 

Pavillon  n»  1 

-  n*3 

—  n*5 

9  avril  1856 
2  avril  1856 
8  avril  1856 

m.  c. 
7,684.1 
4,990  2 
6,981.2 

m.  C. 
76.5 
49.9 
66.4 

19,655  6 

64.a 

Le  pavillon  m  3  étant  disposé  d'une  manière  identique  aux 
deux  autres,  il  est  évident  que  si  les  expériences  faites  sur  ce 
pavUlon  le  8  avril  ont  fourni  des  résultats  moins  favorables 
que  ceux  des  autres  pavillons,  les  8  et  9  avril,  cela  ne  peut 
être  attribué  qu*à  une  négligence  du  chauffeur  ou  à  un  mau- 
vais règlement  de  la  circulation  de  Teau.  Cette  observation 
se  reproduira  d'ailleurs  dans  toutes  les  expériences  compa- 
ratives faites  sur  ces  trois  pavillons. 
'  En  moyenne  générale,  ces  expériences  indiquent  uue  ven- 
tilation effective  de  64"'«,3  par  heure  et  par  lit. 

Les  observations  faites  par  ces  expérimentateurs  sur  les  vo- 
lumes d'air  fournis  par  les  poêles  ne  leur  ont  pas  donné  de 
résultats  réguliers  ni  favorables.  Ainsi,  en  y  introduisant, 
même  pour  les  volumes  d'air  fournis  par  les  poêles  des  salles, 
la  modification  indiquée  au  n*  S9l,  et  qui  consiste  à  multiplier 
par  1.40  les  résultats  directs  des  observations  sur  les  poêles 
des  salles,  ces  résultats  peuvent  être  résumés  ainsi  qu'il 
suit  : 
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Vexamen  de  ce  tableau  montre  d'une  manière  évidente 
combien  la  marche  des  appareils  de  chaufiage  était  mal  ré- 
glée pendant  ces  expériences.  En  effet,  les  appareils  et  les 
conduits  de  prise  et  d'arrivée  d'air  sont  identiques  dans  les 
trois  pavillons  et  dans  tous  les  étages,  et  il  est  clairque  les  ré- 
sultats obtenus  avec  l'un  auraient  dû  l'être  avec  l'autre»  si  la 
circulation  d'eau  y  avait  été  bien  répartie,  ce  qui  est  toujours 
facile  au  moyen  des  robinets  ou  des  soupapes  mis  à  la  dispo- 
sition du  chauffeur. 

Les  volumes  d'air  fournis  par  l'ensemble  des  poêles  d'un 
même  pavillon  dans  les  trois  salles  varient  le  même  jour  du 
simple  au  double,  et  il  en  est  presque  ainsi  d'un  pavillon  à 
Taulre. 

De  même,  les  volumes  d'air  introduits  par  les  poêles  des 
chambres  à  deux  lits  varient  pour  le  pavillon  n"*  1  de  lâ~*'',28 
à  107">*%69  par  lit,  pour  le  pavillon  n»  3  de  55  à  96  mètres 
cubes,  et  pour  le  pavillon  n«  5  de  as'^^as  à  142"*«,12. 

Si  Von  recourt  aux  minutes  des  états  sur  lesquels  on  a 
inscrit  les  expériences  et  que  les  auteurs  ont  eu  l'obligeance 
de  me  communiquer,  on  trouve  des  divergences  encore  plus 
grandes,  soit  d'une  salle  à  l'autre,  soit  d'un  poêle  à  un  autre 
dans  la  même  salie,  et  elles  ne  suivent  aucun  ordre  régu- 
lier. 

C'est  ce  que  l'on  peut  voir  dans  le  tableau  suivant  : 
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EXPÉRIENCES  DE  MM.  TRÉLAT  IT  PÉLIGOT  SUR  LES  VOLUBŒS  D'aIR  EN- 
TRANT PAR  LES  POÊLES  DES  PAVILLONS  DE  L*HOPITAL  LARIBOISIÉRE 
VENTILÉS  PAR  APPEL. 


9  ATEIL  18S6. 
VOLUME  D'AIR  FOURNI 


11 
2 
3 
4 

Total. 

f  h 

t  (4 

Total, 

i|î 

Total, 


PAVILLON  N*  1 . 


par  poéld. 


m.c. 
178,8 
125,9 
176,4 
181.3 


662,4 

267,96 
402,10 
378,60 
170,88 


m.c.  m.c. 
250,3  31,8 
176,3  22,0 
246.9  30,8 
25:J,8  31,7 


927,4  29,0 


375,1 
562,9 
530,0 
239,2 


1219,54  1707,3 


436,50 
189,25 
157,70 
355,75 


611,1 
264.9 
220.8 
498,0 


1139,20,1594,9 


46,9 
70,2 
66  2 
29,9 

53,4 

76,3 
33,0 
27,6 
62,2 


49,9 


PAVILLON  N*3. 


2  AVaiL   18S6. 
VOLUME  D'AIR  FOURNI 


par  poèle. 

m  c. 
169,73 
161,08 
175,58 
222,93 

m.c. 
237,62 
235,51 
245,81 
312,10 

729,32 

69,72 
247,09 
179,39 
12*1,16 

1021 ,0.) 

97.60 
345,90 
251,1 
172,4 

619,37 

80,66 
200,52 
141,74 

98,22 

807,1 

112,9 
280,7 
198.4 
137,5 

521 ,15 

729,6 

m.c. 
29,7 
29,4 
30,7 
J9,0 


PAVILLON  N-  5. 


8  ATEIL  I8S«. 
VOLLUE  D'AIR  FOURNI 


par  poèle. 


m.c. 
176,50 
181,26 
177  ,44 
214,65 


31,9 

12,2 
43,2 
31,4 
22k5 

25,2  1U06,65 


749,8.'> 

153,00 
132,75 
405  00 
315.90 


'4,1 
35,1 
24,5 
17,2 


216,20 
126,90 
113,74 
272,60 


22,8    729,10 


m.c 

247,1 

2.>3,7 

248,7 

300,5 

1049,8 

214,3 
185,8 
567,0 
442.0 


1409,3 

302,6 
177,7 
159,2 
381,7 


1020,7 


u.c. 
30,9 
31, 
31. 

37,6 


32.8 

26,8 
23 
70,9 
5ô.a 


44,0 

37,8 
22,2 
19.9 
47, 


31,9 


J 


Des  anomalies  telles  que  celles  que  signale  ce  tableau  ne 
peuvent  être,  comme  nous  l'avons  dit,  que  Teffel  d'un  mau- 
vais règlement  de  la  circulation  d'eau  ou  d'un  défaut  de  sur- 
veillance dans  le  service  de  l'entretien. 

On  sait,  en  effet,  d'une  part,  que,  dans  les  appareils  de  ce 
genre,  il  est  facile  de  régler  la  circulation  de  manière  que  la 
température  soit  à  très-peu  près  la  même  dans  tous  les  réci- 
pients. Cela  est  d'abord  la  conséquence  implicite  de  l'égalité 
de  température  généralement  observée  à  tous  les  étages  et 
dans  tous  les  pavillons;  et  d'ailleurs  les  expériences  spéciales 
que  j'ai  fait  exécuter  au  bâtiment  d'administration  du  chemin 
de  fer  du  Nord,  et  dont  il  sera  parlé  au  chap.  IX,  mettent  le 
fait  en  complète  évidence. 

D'une  autre  part,  tous  les  observateurs  ont  signalé,  soit 
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dans  les  poêles,  soit  dans  les  conduits  de  circulation  de  l'air 
dans  cet  hôpital  et  ailleurs,  l'influence  de  simples  toiles  d'à» 
raignée,  qui  suffisent  pour  arrêter  presque  complètement  le 
passage  de  l'air. 

Enfin,  l'examen  des  plans  montre  que  les  conduits  d'arrivée 
d*air  extérieur  sous  les  poêles  ne  sont  ni  également  ni  con- 
venablement disposés  partout.- 

La  conséquence  générale  de  ces  réflexions,  c'est  que  si  les 
poêles  bien  réglés  où  Tair  arrivait  convenablement  ont  donné 
des  Tolumes  d'air  aussi  considérables  qu'on  peut  le  dési- 
rer, il  sufGrait  d'une  visite  exacte  des  prises  d'air  et  peut-être 
de  quelques  légères  modifications  dans  les  conduits,  pour 
les  amener  tous  au  même  degré  de  régularité. 

Or,  les  observations  de  MM.  Trélat  et  Péligot,  multipliées, 
comme  on  l'a  expliqué  aun""  fiOl,  par  1,40,  ont  donné,  parmi 
beaucoup  d'inégalités,  les  résultats  suivants,  que  je  choisis 
exprès  parmi  les  plus  Tavorables,  et  que  je  compare  aux  sur- 
faces de  chauffe  des  poêles,  qui  sont  *  : 

Pour  les  poêles  des  salles 7"">,536  de  surface. 

Pour  les  poêles  des  chambres 
à  deux  lits 2-^355        — 

Les  volumes  d'air  maxima  obtenus  ont  été  pour  les  poêles 
des  salles  : 

PAVILLON  N*  1. 

l**  étage, poêle n»  2 562*%90 

—  poêle  n"*  3 530      00 

8*  étage,  poêle  nM 611      10 

—  poêle  n*  4 498     00 

*  Les  poêles  des  salles  ont  1",50  de  hauteur  et  sont  traversés  par  11  tubes 
de  0^,10  de  diamètre  intérieur,  et  par  un  tube  central  de  0^,40  de  diamètre 
intérieur.  La  surlaee  d*échauffcment  de  l'air  appelé  de  Textérieur  est  donc 
égale  à 

3,U(12x(y,l0+0^,4)xl-,60=7,-^6. 

i.es  poêles  des  chambres  à  deux  lits  ont  1",50  de  hauteur  et  sont  trarersés 
par  cinq  tubes  de  0",10  de  diamètre  intérieur.  Leur  surface  d'échauffement 
de  Tair  appelé  de  Textérieur  est  donc  égale  à 

3,UX5X0-,10X1-,50=2^,3S5. 

VENT.  I.  6677  29 
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PATILLOIf  V*  5. 

l«  étage,  poéle  n*  3 667     00 

—      poèIen*4 442     00 

3211       90 

Moyenne  des  maxima «  • .      533*^'% 

ce  qui,  pour  la  surface  de  chanfiTe  de  7"-«,526,  correspond  à 

533 

_—  =  70-%  d'air  introdait  par  mètre  carré  de  sarfàce  de 

dianfTe* 

Les  poêles  des  chambrés  à  deox  fifs  ont  donné  pooTToIu- 
mes  maxima  d'air  introduit  : 

PAVILLON  R*  5. 

1-  étage 164-S13 

r  étage 215     79 

PAVILLON  N«  3. 

l^élage 150     00 

2«  étage 192     00 

PAVILLON  N*  5. 

r  étage 284      24 

1006      16 

Moyenne  des  maximas 203*     23 

Ce  qui,  pour  leur  surface  de  chauffe  de  2"-<,355,  correspoodi 

—^  =  86"*,33  d'air  chaud  introduit  par  mètre  carré  ite  ^' 

face  de  chauffe. 

On  doit  faire  remarquer  que  les  grands  poêles  des  saues 
ont  au  miBeu  un  conduit  de  0"",40  de  diamètre,  moins  tà^^' 
rable  à  réchauffement  et  par  conséquent  à  Tintroduction  de 


DES  DIVERS  SYSTÈMES  DE  VENTILATION.  451 

Tairque  les  tayaux  de  O'^ylO  de  diamètre  dont  les  petits  j[)oèIes 
sont  exclusivement  composés;  ce  qui  peut  expliquer  Tavan- 
tage  que  ces  derniers  paraissent  ayoir  sur  les  premiers. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  résultats  précédents  montrent  que, 
dans  la  saison  du  printemps,  où  le  chauffcige  est  ùécessai- 
rement  très-modéré,  si  tous  les  poêles  des  salles  avaient  des 
arrivées  d*air  bien  disposées  et  dégagées  de  tout  obstacle,  on 
pourrait  obtenir  une  introduction  d'environ  70  mètres  cubes 
d*air  par  mètre  carré  de  surface  de  cbaufTe,  ou  par  salle,  pour 
les  quatre  poêles  : 

4  X  7"-',536  X  70  =  21 10  mètres  cubes  par  heure, 

9110™*° 

on  ,  =  65"'*  par  heure  et  par  lit. 

Si  ce  volume  d'air  nouveau  n'est  pas  atteint  dans  cette 
saison,  cela  ne  tient  donc  ni  au  système ,  ni  même  aux  pro* 
portions  des  poêles,  mais  simplement  aux  proportions  insuf- 
fisantes des  conduits  de  prise  d'air,  et  surtout  à  des  négli- 
gences dans  l'entretien,  défauts  auxquels  il  serait  facile  de 
remédier. 

On  verra  d'ailleurs  plus  loin  que  l'hiver,  quand  l'air  exté- 
rieur, plus  froid  et  plus  dense,  favorise  encore  davantage 
l'introduction, les  volumes  d'air  admis  dépassent  notablement 
les  chiffres  déduits  des  observations  du  printemps. 

294.  Expériences^  M.  Grossi  sur  la  ventilation  avec  chauf- 
fage. —  M.  Grassi  a  fait  sur  la  ventilation  avec  chauffage  des 
expériences  analogues  et  sujettes,  quant  au  volume  d'air 
fourni  par  les  poêles,  à  la  même  correction  que  les  précéden- 
tes, sauf  qu'alors  l'air  fourni  parles  poêles  étant  à  une  tem- 
pérature moyenne  de  près  de  40%  tandis  que  la  température 
des  salles  était  de  16®  environ,  pour  ramener  le  volume  d'air 
sorti  des  poêles  à  celui  qu'il  occupait  dans  les  salles,  il  faut 

1  -f  0,00366'  X  16*       ^  ^o 
le  réduire  dans  le  rapport  de  ^  ^0^00355  x40     ~ 

et  que  dès  lors,  pour  obtenir  la  vraie  valeur  du  volume  d'air 
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fourni  par  les  poêles,  il  faut  multiplier  le  résultat  des  obser- 
vations de  M.  Grassi  par  1.40  X  0.92  =  1.29. 

Au  moyen  de  cette  obsenration,  les  résultats  généraux  ob- 
tenus par  cet  expérimentateur  se  ramènent  aux  suivants*  : 

Volume  d'air  entrant  par  les  poêles  par 
heure  et  par  lit 41"-*,32 

Volume  d'air  sortant  par  les  dix-neuf 
cheminées  d'évacuation 85     70 

Volume  d'air  sortant  par  la  cheminée 
d'appel 101     82 

Ces  chiffres,  en  ayant  égard  aux  difficultés  des  expériences 
et  à  TinQuence  des  températures,  s'accordent  assez  bien  pour 
montrer  que  la  ventilation  produite  par  les  appareils  dépasse 
de  beaucoup  ce  qui  avait  été  demandé  par  les  marchés,  et 
assure  largement  les  besoins. 

298.  Expériences  de  MM.  Trilat  et  Pêligot.  —  Ces  expéri- 
mentateurs, en  observant  successivement  les  volumes  d*air 
sortis  par  toutes  les  cheminées  d'évacuation  dans  chaque 
salle,  ont  obtenu  les  résultats  suivants  : 

*  Annale*  (ffcy^Wne,  tome  Y,  n*  6,  p&ge  207. 
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296.  Conséquences  des  résultats  précédents.  —  L'eiamen  de 
ce  tableau  signale,  dans  les  résultais  observés  dans  les  trois 
pavillons,  dans  les  trois  étages  d*un  même  pavillon  et  dans 
les  divers  conduits  d'évacuation,  où  tout  est  à  peu  près  iden- 
tique, des  divergences,  des  anomalies  qui  ne  peuvent  être 
attribuées  qu'à  des  défauts  partiels  d'exécution,  et  bien  plus 
probablement  encore,  pour  la  plupart,  à  des  défauts  de  soins, 
de  surveillance  et  d'entretien. 

Ainsi  le  pavillon  n'  3  fournit  toujours,  et  non-seulement 
dans  ces  expériences  comme  dans  les  précédentes,  mais  dans 
toutes  celles  dont  il  sera  parlé  plus  loin,  des  résultats  très- 
inférieurs  à  ceux  des  pa\illons  n»  1  et  n»  5 ,  dont  toutes  les 
dispositions  sont  les  mêmes  que  ceUes  de  ce  pavillon  et  qui 
sont  desservis  par  le  même  chauffeur. 

D'un  même  côté  du  bâtiment,  les  volumes  d'air  évacués 
varient  soit  à  un  même  étage,  soit  d'un  étage  à  l'autre,  dans 
des  proportions  énormes  qui,  évidemment,  ne  peuvent  être 
influencées  que  par  des  circonstances  accidentelles  de  l'ordre 
de  celles  que  nous  avons  déjà  signalées. 

Il  en  est  de  même  pour  les  chambres  à  deux  lits,  qui  sont 
toutes  identiques,  et  où  les  volumes  d'air  évacués  ont  varié 
depuis  zéro  jusqu'à  253"%73  à  l'heure. 

Il  ne  semble  donc  pas  permis  de  prendre  une  moyenne 
parmi  tant  de  résultats  si  divergents,  et  quand  la  moyenne 
des  volumes  d'air  évacués,  par  heure  et  par  lit,  est  pour  le 

pavillon  n*  1 80"%  18 

n'  3 46"-%73 

n*  5 71-%81 

n'est-îl  pas  rationnel  de  conclure  que  si  le  pavillon  nM,  malgré 
Bes  anomalies  propres,  a  donné  une  évacuation  moyenne  de 
B0"'«,i8par  heure  et  par  lit,  les  deux  autres,  qui  ne  différent 
en  rien  quant  aux  appareils  et  aux  détails  auraient  dû  fournir 
le  même  résultat. 
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L*on  yerra  d'ailleors  plus  loin,  qu^en  tenant  la  main  à  ce 
que  les  appareils  soient  bien  conduits,  on  peut,  malgré  une 
certaine  infériorité  permanente  du  pavillon  n*  3,  arriver  à 
une  plus  grande  uniformité. 

OuoiquH  en  soit,  la  moyenne  générale  des  résultats  de  ces 
expériences  accuserait,  malgré  tontes  les  anomalies  et  toutes 
les  négligences,  une  évacuation  de  66'^-'',24  par  heure  et  par 
lit,  et  comme  rien  n*est  plus  facile  que  de  maintenir  les  ap- 
pareils et  le  service  à  un  état  normal  et  régulier,  il  est  évident 
que  les  dispositions  actuelles,  malgré  leurs  défauts,  peuvent 
assurer  une  évacuation  d*air  vidé  de  80»-«,00  au  moins  par 
heure  et  par  lit 

L*on  ne  saurait  donc  trop  engager  Tadministration  à  faire 
examiner  avec  soin  les  dispositions  de  détail  qui  doivent  être 
corrigées»  et  surtout  à  faire  régulièrement  visiter  et  nettoyer 
tous  les  conduits  d'évacuation  aussi  bien  que  ceux  d'intro- 
duction de  Tair. 

297.  Influence  de  Vouverture  des  portes, et  des  fenêtres,  — 
Dans  le  système  de  ventilation  par  appel ,  l'on  pouvait  re- 
garder a  priori  comme  évident  que  l'ouverture  des  portes 
et  des  fenêtres  ne  pouvait  qu'accroître  considérablement  les 
effets  de  l'aspiration  par  les  cheminées,  mais  qu'en  même 
temps  l'introduction  de  l'air  par  les  poêles  devait  être  sensi- 
blement diminuée.  En  confirmant  la  seconde  prévision,  l'ex- 
périence a  montré  que  l'influence  de  l'ouverture  des  portes 
et  des  fenêtres,  loin  de  nuire  à  la  ventilation  et  aux  effets  de 
l'aspiration  par  les  cheminées  d'évacuation,  parait  au  con- 
traire l'activer  d'une  manière  notable. 

Les  résultats  suivants  des  expériences  de  MM.  Trélal  et 
IL  Péligot,  faites  par  un  temps  de  pluie  et  de  grand  vent» 
mettent  ce  fait  en  évidence  : 
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TOLUME    d'air  SORTANT   PAR    HEURE    PAR  LES  ORIFICES   d'£?ACUATIO!( 
DU  PAVILLON  H*   3. 


NUMÉROS 
DES    ORinCES. 


1 

î. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Moyenne  par  orifice. 
Moyenne  par  lit.  ... 


COTÉ  SUD. 

TOLUIIB  D*AIR    SORTANT 
qnaod  la  porta  était 


raaiitR. 


m.c. 

115,44 

56,55 

29,25 

184,08 

304,20 

277,00 

141.00 

158,00 

98,30 


151,53 
85,24 


m.c. 
420,65 
346,50 
346.00 
479,50 
328,20 
337,25 
295,75 
311,50 
269,05 


370,49 
208,40 


COTÉ  NORD. 

VOLCHS  d'air    SOBTiNT 
quand  la  porta  étsit 


nRMiB. 


B.c. 

94,25 

92,00 

0,74* 

139,46 

286,75 

388,50 

239,39 

106,78 

96,94 


149,70 
84,20 


m.c. 
490,10 
318.92 
306,00 
338,30 
255,00 
287.30 
306  00 
300,90 
262,48 


311,6e 
175,31 


*  L'orifice  n*  3  dti  coté  nord  a  éfidemment  donné  un  résultat  anormal 
quand  la  porte  était  fermée. 


Moyenne  générale  : 

Porte  fermée,  par  heure  et  par  lit 84"%78 

Perle  ouverte,         id.         id 191-«,86 

Accroissement  de  volume  d*air  occasionné 
par  Fouverture  d'une  porte 107"%14 

Nota.  Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  les  orifices  n*  2  et  3, 
les  plus  voisins  de  la  perle,  et  les  orifices  n*  9,  les  plus  éloi- 
gnés de  chaque  côlé,  paraissent,  quand  la  porte  est  fermée, 
débiter  notablement  moins  d'air  que  les  autres,  mais  il  faut 
observer  que  leurs  conduits  de  jonction  avec  la  cheminée 
d'appel  sont  plus  longs  que  ceux  des  orifices  ouverts  dans  le 
milieu  de  la  salle. 

L'ouverture  des  portes  fait  cesser  cette  irrégularité,  et  aug- 
mente dans  la  proportion  de  1  à  S,26  le  vdume  d'air  évacué 
par  la  cheminée  d'appel. 
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L'ouverture  des  fenêtres  a  une  influence  analogue,  mais 
moins  marquée,  ainsi  que  le  montrent  les  résultats  suivants 
des  expériences  des  mêmes  observateurs  : 

Pavillon  n*  1. 
Volumes  d*aîr  sortis  par  Torifice  n«  2,  en  uue  heure  : 

!•  Toutes  les  portes  et  fenêtres  fermées. 119"*« 

Sr  Une  fenêtre  n»  2  adjacente  ouverte 169 

y"  Les  deux  fenêtres  adjacentes  ouvertes 1 70 

4*  Les  deux  fenêtres  en  face  ouvertes 169 

5*  Les  quatre  fenêtres  précédentes  ouvertes 163 

6*  Les  deux  fenêtres  n*  4  ouvertes 162 

7*  Les  deux  fenêtres  du  fond  de  la  salle  ouvertes. .  156 

8*  Toutes  les  portes  et  fenêtres  fermées 118 

Ces  résultats  montrent  que  l'ouverture  des  fenêtres  voisines 
ou  éloignées  d'un  oriûce  a  une  influence  considérable  sur  le 
débit  de  cet  orifice,  et  qu'elle  l'augmente  d'environ  moitié  en 
sus  de  ce  qu'il  est  quand  toutes  les  fenêtres  sont  fermées. 

De  i'ensemble  de  ces  expériences  il  résulte  donc  que  l'ou- 
verture accidentelle  ou  permanente  des  portes  et  des  fenê- 
très,  loin  de  troubler  l'action  de  l'aspiration,  Tactiveàun 
degré  très-sensible,  tandis  que  l'on  a  vu  l'effet  contraire  se 
produire  dans  le  système  de  la  ventilation  par  insufflation. 

Il  est  d'ailleurs  naturel  de  penser  que  ce  résultat  favorable 
est  dû  à  l'énergie  de  l'aspiration  produite  par  la  cheminée, 
laquelle  est  bien  supérieure  dans  ce  système  ;  mais  il  s'ensuit 
aussi  une  conséquence  importante  pour  la  ventilation  d'été, 
c'est  que,  dans  le  jour,  quand  le  temps  est  chaud,  la  simple 
ouverture  des  portes  est  un  moyen  d'activer  et  même  de  ré* 
gulariser  la  ventilation  dans  toute  l'étendue  des  salles. 

Quant  à  la  ventilation  de  nuit,  par  les  temps  les  plus  chauds, 
où  il  convient  cependant  de  tenir  les  portes  fermées,  on 
racliverait  beaucoup  si  Ton  ménageait  dans  les  salies  des 
cameaux  d'introduction  de  l'air  analogues  à  ceux  qui  le 
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conduisent  aux  poêles,  et  qui,  débouchant  Teis  k  plafond, 
fourniraient  un  supplément  d'air  considérable  à  la  Ten- 
lilalion,  pour  laquelle  Tarrivée  de  Fair  par  les  poêles  doit, 
dans  celte  saison,  n*ètre  pas  suffisante. 

S98«  Expérimus  sur  la  ventilatian  Shwer.  —  Le  rahime 
d*air  nouveau  qui  peut  être  introduit  par  les  poêles  à  eaa 
chaude  par  le  seul  effet  de  l'aspiration  ayant  été,  comme  on 
Fa  vu  plus  haut,  Tobjet  d'appréciations  assez  diverses,  il  m*a 
paru  indispensable  d'entreprendre  une  série  d'expériences 
directes. 

A  cet  effet,  et  pour  ne  laisser  aux  constracteurs  «ocdh  pré- 
texte pour  atténuer  les  conséquences  des  résultats,  en  même 
temps  que  pour  être  certain  d'opérer  sur  ces  appareils  dans 
des  conditions  où  ils  pouvaient  produire  tout  leur  effet  rela- 
tivement &  la  saison  où  je  voulais  opérer,  j'ai  invité  H.  L.  Do- 
voir  à  faire  visiter  tous  les  poêles  et  récipients,  à  les  £aire 
nettoyer  et  à  régler  la  circulation  de  Feau  de  manière  qu'elle 
se  fft  avec  toute  la  régularité  possible. 
Pour  Fexécution  même  des  expériences,  Fon  a  employé 
^-  **•  un  luyau  en  zinc,  dont  la  figure  ci-contre 

indique  les  dimensions,  et  qui  était  ter- 
miné par  une  partie  cylindrique  de  0r,60 
de  hauteur,  et  dont  la  section  transversale 
égale  à  0""il61I  était  à  très-peu  près  la 
même  que  la  somme  des  sections  de  tous 
les  tuyaux  des  poêles,  égale  à  O^-'jlTg?. 
L'on  a  enlevé  les  couvercles  pour  éviter 
les  effets    d'obstruction  qu'ils    occasion- 

"" — •'«'«- *-       naient,  ainsi  que  toutes  les  chicanes  qui 

existaient  dans  les  poêles. 

D'une  autre  part,  Fon  a  veillé  à  ce  que  rien  ne  fût  changé 
dans  le  mode  habituel  de  chauffage  et  à  ce  que  la  tempéra- 
ture des  salles  ne  dépass&t  pas  celle  de  15  à  16  degrés,  qui 
est  prescrite  par  les  marchés,  afin  de  ne  pas  donner  à  l'aspi* 
ration  une  énergie  supérieure  à  celle  qu'elle  doit  avoir  babî* 
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tuellement.  Dans  le  fait  cette  température  n*a  été,  comme  on 
le  verra»  que  de  15  degrés. 

L'on  a  eu  d'ailleurs  soin  de  ue  laisser  aucune  porte  ou* 
yerte  d'une  manière  permanente,  sans  toutefois  interrompre 
la  circulation  ordinaire. 

Ces  dispositions  prises,  Ton  a  fait  successivement  des  ob- 
servations sur  chacun  des  quatre  poêles  de  chaque  salle  du 
pavillon  n""  3,  et  ensuite  Ton  a  déterminé  le  volume  d'air 
total  écoulé  par  la  cheminée  générale  d'appel. 

Les  expériences  ont  été  répétées  les  11  et  20  janvier  1861, 
et  les  résultats  sont  consignés  dans  le  tableau  suivant  : 

SXFtRISNCES  FAITES  A  l'HOPITAL  LARIBOISIÊRS  SUR  LES  VOLUMES  D'aIR 
tiOOULÉS  PAR  LES  POÊLES  ET  PAR  LA  CHEMINÉE  GÉNÉRALE  d'aPPEL  DU 
PAVILLON  N*  3,  CHAUFFÉ  ET  VENTILÉ  PAR  CIRCULATION  D'EAU  ET  PAR 
APPEL,  LE  U  JANVIER  1861. 


ninjLCUfE.1T 

ROIIBRB 

tOLCIIB 

TBMrÊaATuaas 

tOUJHB 

et 

deioon 

TrrBssi 

d'air 

^             ^ 

d'air 

désâgotUon 
des 

de 
ranémo- 
mètre 

de  l'air 
eor 

écoolé 
en 

exté- 

dans 
les 

dans 
les 

écoulé 
toUl 

poêles. 

eo  l" 

1  heure. 

rieure. 

•ailes. 

poêles. 

par  salle. 

m.c 

m.c 

m.e. 

i5(l... 

5,33 

0,61 

353 

27» 

-s^p- 

9,76 

1,00 

580 

30 

2122 

ësh... 

11,36 

1,14 

661 

32 

Pî^(4... 

8,71 

0,91 

528 

34 

1  [t.: 

3,86 

0,48 

278 

25 

10,21 

1,04 

603    \—  5» 

+  15» 

26 

1911 

1    13... 

7.63 

0.81 

408 

31 

l    (4... 

9,41 

0,97 

562 

32 

«       I... 

4.58 

0,54 

313 

26 

11,16 

1,13 

655 

22 

2097 

11,43 

1.15 

666 

îl 

Z*      4-- 

7,55 

0,80 

463 

33 

Total  pour  le  pavilloa.  ...«.• 

Chem.  gén. 
d'appel...    14,18         1,39 

61o0 

6130 

12808 

—  5 

+  15 

19 

OsBHTATiDRS.  —  Les  numéros  d'ordre  dee  poftles  indiquent 
shion  à  partir  de  la  porte  d'entrée. 
La  section  du  tuyau  dans  lequel  ranémomètre  était  placé 

leurpo- 

est  égal 

àO-M614. 

Formule  de  raDémomètre  :  0-.  1393 +  0,08852  N. 

Section  de  la  cheminée  :  2-*S360. 
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U  20  JANVISR  1861. 


BimLAcnBin 
et 

dMgnatioD 

dee 

poèlef. 


Homu 

de  toars 

de 
Tanémo- 

VREMB 

de  l'air 

mètre 

en  1" 

•nr. 

iB.e. 

5,93 
9,55 
9,17 
9,05 

0,66 
0.98 
0,95 

0,94 

3.58 
9,78 
8,03 
6,75 

0.45 
1,00 
0,85 
0,73 

4,77 
11,48 
12,85 
27,6 

0,56 
1J5 
1,28 
0,69 

•?!   2... 

S  h- 

5    <3... 
h    (4... 
Total  pour  les  3  étages. . . 

Cheminée  |  1 

générale.      12,50  1,24 


TOLiniE 
d'aie  Ccoolé  m  1' 


parpoéle. 


toul 
par  éwge. 


ID.C. 

S82 

529    I 
551     * 

543  ; 

259  ) 

580  f 

489  i 

423  ) 

324 
666 
741 
399 


10533 


2005 


1751 


2130 


5886 


TiarCAATiii 


ezté- 


—  2» 


—  2 


—  2 


—  2 


la  Mlle. 


poêles. 


15» 


15 


15 


15 


29» 
32 
32 
35 

19 
23 
28 
30 

25 
33 
28 
32 

18* 


1.  Dans  la  cheminée  générale. 


290.  Conséquences  de  ces  deux  séries  d" expériences.  —  Les 
résultats  consignés  dans  ces  deux  tableaux  d'expériences 
montrent  d'abord  que  les  volumes  d'air  nouveau  fourni  par 
les  poêles  du  pavillon  n""  3,  dans  des  conditions  de  chauffage 
très-modéré,  ont  été  : 

Au  rez-de-chaussée 2122  met.  cubes.      2005  met  cubes. 

Au  premier  étage 1911    —      —         1751    —      — 

Au  deuxième  étage 2097    —      —         2130    —      — 

Total  pour  les  trots  étages.    6130  met.  cubes.      5886  met.  cubes. 
Moyenne  des  deux  forces 6008  met.  cubes. 

n  y  a  32  lits  par  salle  ou  96  pour  les  trois  salles.  Le  volume 
d'air  nouveau  fourni  par  les  poêles  a  donc  été  de  OS^^-^^SS  par 
heure  et  par  lit. 

Si  le  chauffage  avait  été  conduit  plus  activement  de  ma- 
nière à  obtenir,  comme  cela  arrive  habituellement  dans  les 


DES  DIVERS  SYSTËMES  DE  VENTILATION.  461 

pavillons  chauffés  à  la  vapeur  et  ventilés  par  insufflation  du 
même  hApital,  une  température  de  19*  dans  les  salies  et  sur- 
élevée à  proportion  dans  la  cheminée  générale,  il  est  incon- 
testable que- le  volume  d'air  introduit  aiurait  été  encore  plus 
considérable. 

500.  Répartition  de  l'air  aux  différents  étages. — En  exami* 
nant  les  volumes  d*air  totaux  introduits  à  chaque  étage.  Ton 
reconnaît  qu'ils  s'approchent  à  peu  près  autant  de  l'égalité 
qu'on  peut  l'espérer  dans  de  semblables  circonstances. 

301 .  Comparaison  des  volumes  d'air  fournis  par  les  différents 
poiles  d'une  mime  saUe.  —  L'on  remarque,  au  contraire,  des 
différences  considérables  entre  les  volumes  d'air  introduits 
dans  une  même  salle  par  les  différents  poêles.  Les  poêles  n*  1 
à  tous  les  étages  ne  donnent  la  plupart  que  0,40  à  0,50  du 
volume  fourni  par  les  poêles  n*  2  et  n*  3,  dont  les  produits 
diffèrent  peu,  et  les  poêles  n*  4  fournissent  seulement  environ 
les  0,66  du  produit  des  poêles  n""  2  et  n*  3. 

Ce  résultat,  qui  aurait  pu  être  évité,  provient  des  dispo- 
sitions défectueuses  prises  pour  faire  arriver  l'air  à  ces  poêles, 
ainsi  que  nous  l'avons  indiqué  au  n""  270.  Il  serait  facile  d'y 
porter  remède. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ce  défaut,  qui  n'est  pas  inhérent  au 
système,  l'on  voit  que  le  renouvellement  de  l'air  par  les 
poêles  est  abondant  et  régulier. 

302.  Rapport  du  volume  d*air  introduit  par  les  poêles  aux 
températures  extérieure  et  intérieure.  —  Les  tableaux  montrent 
que  dans  les  expériences  du  II  janvier  la  température  exté- 
rieure était  de  —  5*  et  la  température  intérieure  des  salles 
de  -f-  1^*;  il  en  résultait  une  différence  de  20*,  qui  produisait 
l'appel  avec  une  énergie  suffisante. 

Sans  vouloir  pour  le  moment  comparer  les  effets  aux  sur- 
fiices  de  chauffe,  nous  nous  bornerons  à  faire  remarquer 
que  pour  des  températures  extérieures  plus  élevées,  la  tem- 
pérature des  salles  ne  devant  guère  monter  au  delà  de  18% 
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l'appel  des  poêles  diminuerait  d*èiiArgie  et  qa'Q  faudrait  y 
remédier.  Les  moyens  en  sout  faciles»  puisque  pour  ces  cir- 
constances Ton  peut  augmenter  dans  des  proportions  conâ- 
dérables  la  surface  de  chauffe  des  récipients  supérieurs  d'ap- 
pel, puis  qu*on  peut  aussi  augmeuter  les  orifices  d'admission 
de  Tair  extérieur,  et  joindre  à  leur  action  celles  d'orifices  auxi- 
liaires spéciaux  pour  l'époque  où  régnent  ces  températures. 

305.  YentUation  générale.  —  Le  résultat  le  plus  remar- 
quable de  ces  expériences  c'est  l'efTet  de  la  ventilation  géné- 
rale produite  par  la  cheminée  de  ces  pavillons,  par  suite  de 
sa  construction  assez  convenable  et  de  l'action  du  récipient 
d'eau  chaude,  qui  reçoit  sans  cesse  Feau  envoyée  par  la  chau- 
dière. 

L'on  voit,  en  effet  que  l'on  a  observé  récoulement  des  vo- 
lumes suivants  par  cette  cheminée. 

Le  11  janvier  18G0  12808*"  par  heure,  température  extérieure— £• 
Le  20         —  10533  —  —  «y 

Ces  chiffres,  pour  des  pavillons  qui  contiennent  en  tout 
102  lits,  correspondent  respectivement  à  une  extraction  d'air 
des  salles  de  125'»-®,50  et  de  l03'*-*,20  par  heure  et  par  Ht 

Si  l'on  se  rappelle  que  M.  Grassi  a  trouvé,  en  décembre 
1855,  par  une  température  extérieure  de  -f-  4*  et  une  tempé- 
rature intérieure  des  salles  de  -f-  16^  une  évacuation  de 
1 1 664"-«  et  de  11 1 60"-«  par  heure  ou  en  moyenne  de  1 1  l"^,7a 
par  heure  et  par  lit.  Ton  voit  que,  quoique  les  différences  de 
température  exercent  sur  cet  appel  une  influence  considé- 
rable, le  volume  d'air  extrait  des  salles  excède  de  beaucoup 
la  limite  de  60°"<'  par  heure  et  par  lit  qui  avait  été  fixée,  chiffre 
que  je  ne  regarde  d'ailleurs  que  comme  suffisant  à  peine  pour 
l'assainissement. 

304.  Expériences  sur  la  ventilation  du  printemps  à  Vhâpital 
Lariboisière,  —  IjCS  résultats  d'expériences  qufr  noua  aiions 
rapporter  nous  ont  été  communiqués  par  M.  Gruérin,  ingé- 
nieur de  la  maison  L.  Duvoir»  Us  ont  été  obtoius  k  notre 
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éeflfMinâe,  du  S  au  18  avril  1861,  par  des  températores  très- 
variables»  dont  le  chauffeur  n'a  pas  assez  tenu  compte.  La 
tare  de  l'anémomètre  qui  a  été  employé  à  ces  expériences 
était,  d'après  les  observations  du  constructeur  de  cet  instru- 
ment, M.  Neumann , 

y  =  0-,l567+0,107N. 

Elle  était  probablement  exacte  quand  il  était  neuf;  mais 
rajant  lait  vérifier  au  Conservatoire  à  Foccasion  d'autres 
expériences  sur  la  ventilation  d'été,  faites  aussi  par  la  maison 
L.  DuYoir,  nous  avons  trouvé  que  la  formule  était  alors  : 

V  =  0-,16  + 0,0833  N; 

et  c'est  avec  cette  dernière  formule  que  nous  avons  calculé  les 
résultats  des  expériences  qui  nous  étaient  communiqués.  II 
en  est  résulté  une  réduction  assez  considérable  pour  les  vo- 
lumes d'air  évacués;  mais,  quoiqu'elle  soit  peut-être  un  peu 
exagérée,  nous  croyons  devoir  maintenir  les  chiffres  aux- 
quels elle  conduit,  et  qui  d'ailleurs  concordent  assez  Wen,  à 
différences  égales  dans  les  températures,  avec  ceux  que  nous 
avons  obtenus  Thiver  et  l'été. 

Les  résultats  de  ces  observations  et  du  calcul  sont  eoacâ- 
gnés  dans  le  tableau  suivant  : 
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SOS.  Examen  des  résultats  consignés  dans  le  tabkau  précé^ 
dent.  —  Les  observalions  dont  les  résultats  sont  consignés 
dans  le  tableau  précédent  montrent,  comme  les  expériences 
de  MH.  Trélat  et  H.  Peligot,  et  comme  celles  que  nous  rap- 
porterons sur  la  ventilation  d'été,  que  le  pavillon  n*  3,  quoi- 
qu*en  général  et  en  apparence  identique  aux  pavillons  n<*  1 
et  n*  5,  fournit  toujours,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  des 
résultats  moins  favorables  que  ceux-ci. 

D'un  autre  côté,  les  températures  extérieures  ayant  été 
très-variables  du  9  au  18  avril,  et  le  chauffeur  n'ayant  pas 
toujours  réglé  son  feu  de  manière  à  obtenir  des  températu- 
res suffisamment  élevées  dans  la  cheminée,  il  en  est  résulté 
que  la  ventilation  n'a  pas  alors  atteint  le  volume  convenable. 
A  part  ces  circonstances  et  malgré  ces  irrégularités,  l'on 
voit  que  les  volumes  d'air  extraits  ont  été  en  moyenne  pen- 
dant les  neuf  jours, 

Pour  le  pavillon  n*  1  : 

6260"«  par  heure  ou  61"'«,37  par  heure  et  par  lit  ; 
Pour  le  pavillon  n*  3  : 

5066"  »  par  heure  ou  49*«,67  par  heure  et  par  lit  ; 
Pour  le  pavillon  n*  5  : 

6023"  «  par  heure  ou  59"%06  par  heure  et  par  lit; 
Moyenne  générale  : 

5783">«  par  heure  ou  56"-«,64  par  heure  et  par  lit; 

et  que  l'excès  de  la  température  dans  la  cheminée  sur  la  tem- 
pérature extérieure  n'a  été  en  moyenne  que  de  18*,11,  tandis 
que,  pour  assurer  une  évacuation  de  soixante  et  quelques 
mètres  cubes,  il  faut  que  cet  excès  de  température  atteigne 
au  moins  en  général  vingt  et  quelques  degrés.  On  voit 
d'ailleurs  que  l'infériorité  du  pavillon  n«  3  étant  générale  en 
toute  saison  et  tenant  évidemment  à  quelque  circonstance 
spéciale,  et  les  deux  autres  pavillons  donnant  en  moyenne 
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C0*"*,23,  même  avec  une  température  trop  basse  dans  la 
chcmin<^c,  il  est  donc  facile  d'assurer  une  évacxialion  d'air 
▼iciê  supéritMire  à  ce  chiffre  en  apportant  à  Té tat  des  appareH- 
et  à  leur  ii:arclie  une  surveillance  convenable. 

806.  EriMences  svr  la  ventilation  (Tété  à  Thr>pital  Larîhox^ 
sière.  —  Nous  ne  possédions  sur  la  ventilation  d'été  dans  cet 
hApilal  aucun  résultat  d'expériences,  et  il  est  singulier  que 
cette  partie  importante  de  la  question  ait  été  négligée  par 
les  observateurs  ;  car  si  dans  le  jour  l'ouverture  des  fenêtres 
est  à  la  fois  pour  les  malades  une  jouissance  fort  naturelle  et 
an  auxiliaire  puissant  de  la  ventilation,  ce  moyen  d'assainis- 
sement ne  saurait  être  admis  pendant  la  nuit;  c'est  toat  <iq 
plus  s'il  convii^nt  de  laisser  ouvertes  les  portes  des  extrémités 
des  salles  pour  faciliter  l'accès  de  l'air  extérieur. 

Il  m'a  donc  p.iru  indispensable  de  faire  constater  par  des 
expériences  spéciales  les  quantités  d'air  qui  peuvent  être 
évacuées  dans  les  deux  systèmes  de  ventilation  employés  dans 
cet  hôpital. 

A  cet  efTet,  et  pour  ne  pas  m'exposer  i  opérer  dans  des 
conditions  rendues  anormales  par  la  négligence  du  chauf- 
feur, j*aî  invité  l'ingénieur  de  la  maison  L.  Duvoir  à  faire 
visiter  ses  appareils  et  à  procéder  lui-même  pendant  plusieurs 
jours  à  des  expériences  dont  il  me  ferait  connaître  les  don- 
nées et  les  résultats,  et  que  je  me  réservais  de  contrôler  par 
des  expériences  de  vérification  faites  dans  des  conditions 
analogues. 

C'est  ce  qui  a  été  exécuté  avec  soin  dans  les  nuits  du  5  au 
22  août,  et  les  données  d'observation  qui  m'ont  été  fournies 
par  M.  Guérin  sont  consignées  dans  le  tableaa  suivant. 
Mais,  tout  en  admettant  la  complète  exactitude  de  ces  don* 
nées,  il  m'a  paru  indispensable  de  vérifier  la  tare  de  l'ané- 
momèire  employé,  parce  que,  depuis  l'époque  où  il  avait 
été  livré  par  le  constructeur,  cette  tare,  déterminée  par  lui, 
pouvait  avoir  changé  notablement,  ainsi  que  l'expérience  l'a 
du  reste  constaté. 
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La  tare  nonvelle  trouvée  an  Conservatoire  a  conduit  à  la 
formule 

V==0«,16  +  0,0833N    en  r, 

que  l'on  a  appliquée  aux  données  consignées  dans  le  tableau 

suivant. 

• 

Toutes  les  expériences,  à  Texception  de  celle  du  7  août, 
ont  été  faites  de  nuit,  entre  onze  heures  du  soir  et  minuit, 
les  fenêtres  étant  fermées  et  les  portes  ouvertes.  Celle  du  7, 
au  contraire,  a  été  faite  de  jour,  entre  une  et  deux  heures 
après  midi,  par  un  temps  fort  chaud  et  un  vent  assez  fort,  les 
portes  et  les  fenêtres  étant  fermées. 

Pour  contrôler  ces  expériences,  j'en  ai  fait  exécuter  d'au- 
tres dans  des  conditions  aussi  analogues  que  possible,  le 
31  du  même  mois  et  à  la  même  heure  de  la  nuit. 

Pour  toutes  ces  expériences,  le  chauffage  du  récipient  était 
produit  par  les  chaudières  principales. 

Les  résultats  de  ces  différentes  observations  sont  consignés 
dans  le  tableau  suivant  : 
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.vniBOISIÈRB  VENTILES  PAR    APPEL,  ExicUTiES  PAR  M.  GUÉRIN,  INGÉNIEUR  DE 
..  DUYOIR. 
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PîIS    ARTS    ET    MÉTIERS. 

30    I      20    112,50  I  1,081  9175 
|s9,95 


OBSERVATIONS. 


Formule  de  raDémcmëtre  :  V=  0*>  1 6  +  0,833N 

1.  Expériences  de  jour  failes  entre  une  et  deux 
heures  ;  forte  chaleur;  veut  assez  fort. 

2.  Atmosphère  orageuse';  bourrasques. 


3.  Impossibilité  d'opérer  dans  le  troisième  pavil- 
lon par  suite  du  dégagement  de  vapeur  et  d'eau 
par  la  soupape  de  sûreté. 
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507.  Conséquences  des  résullats  des  expériences  précédenUs. 
—  Si  nous  examinons  d'abord  Fensemble  des  résullals  des 
expériences  de  M.  Guérîn,  nous  reconnaissons  que  dans  ces 
expériences,  comme  dans  celles  de  MM.  Trcldt  el  H.  Peligot, 
exécutées  en  1856  dans  des  conditions  différentes,  le  paTillon 
n"*  3  a  toujours  fourni  des  résultats  inférieurs  à  ceux  des  pa- 
villons n*  l  et  n""  5.  Cette  diCTérence,  que  nous  ayons  déjà 
signalée  dans  le  Rapport  sur  les  projets  relatifs  au  Palais  de 
justice  ",  dans  les  effets  observés  sur  des  appareils  qui  sont 
identiques  dans  leurs  proportions  et  leurs  dispositions,  ne 
peut  évidemment  tenir  qu*à  quelque  circonstance  acciden- 
telle ou  à  quelque  négligence  que  Tadministration  devrait 
rechercher  et  faire  cesser. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  résultats  observés  peuvent  se  résu- 
mer ainsi  qu'il  suit  : 

RÉSULTATS  MOYENS  DES  BXPÉRIE>XE8  Dl  ■.  6CB1QI. 

PiwiHo* 

n*  i  ■•  3  H»  S 

Excès  de  la  températare  dans  la  cheminée  sur 

la  lerapérature  de  l'air  extérieur 19»,8         22*, 9         îy,6 

Volume  d'air  é\acué  par  heure  et  par  lit 79^,80    67"',76    89—*.57 

Moyenne  générale ....    78"^52  p«r  heure  et  par  lit. 

RÉSULTATS  DE  L*EXPÉRIENCE  DE  VÉRIF1CATI05  FAITE  PJLK  LE   CONSERV^TOIll. 

Excès  de  la  température  dans  la  cheminée  sur 

la  température  de  Tair  extérieur 21*  23P  20» 

Volume  d'air  évacué  par  heure  et  par  lit....     79,12         1?'3J[         89,95 

Moyenne  générale . . . .'    82"'%48  par  heure  et  par  lit. 

Ces  résultats  présenlent»  dans  leur  ensemble,  un  accord 
aussi  satisraisant  qu*on  peut  le  désirer  dans  de  semblables 
recherches,  et  prouvent  que  le  système  d'évacuation  de  Tair 
par  appel,  tel  qu'il  a  été  organisé  à  l'hôpital  Lariboisiëre,  par 
H.  L.  Duvoir  est,  malgré  ses  imperfections,  capable  d'extraire 
dans  les  nuits  d'été,  à  l'époque  des  plus  grandes  chaleurs, 


*  Rapport  sur  le  chauffage  de  la  ventilation  des  bfttiments  du  Pa!ai8  de 
justice,  n*  49,  page  56. 
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environ  80  mëlrcs  cubeft  d*air  par  heure  et  par  lit,  d'une 
manière  régulière,  à  la  seule  condition  que  les  récipients 
placés  dans  la  cheminée  d'appel  seront  chauffés  4e  manière 
que  Tair  évacué  s'échappe  à  une  température  de  20  à  22*  au- 
dessus  de  celle  de  l'air  extérieur. 

Cette  condition  ayant  pu  être  remplie  pendant  quinze  jours  de 
suite,  au  mois  d'août  186 1  y  par  des  températures  extérieuresde 
20*  et  plus,  il  est  évident  que,  quand  elle  ne  l'est  pas,  cela  ne 
tient  qu'à  de  la  négligence  et  à  un  défaut  de  surveillance. 

308.  Comparaison  partielle  des  résultats  obtenus  avec  la  £cw- 
pérature  de  37°  dan^  la  cheminée.  —  Si,  au  lieu  de  comparer 
l'ensemble  des  résultats  obtenus  par  M.  Guérin  avec  ceux  de 
Texpérience  de  vérification,  nous  établissons  la  comparaison 
entre  les  expériences  où  la  température  de  l'air  évacué  a  été 
la  même,  c'est-à-dire  de  37«,  nous  pourrons  former  le  tableau 
suivant  : 


DtSIGHATICW 

EXCÈS 

de  la 

YOLUMB  D'AIR  ÉVACUÉ 

DATES. 

<lM 

température 
de  l'ulr  évacué. 

PAR  DECEE. 

pftTinoot. 

sur  celle  de  l'air 
eitérieur. 

Total. 

Parut. 

m.e. 

mj6. 

W  1 

20*0 

7584 

74.35 

6  août ^ 

23  0 
18  5 

7325 
7816 

71.21 
76  62 

xN-  1 

22  5 

9221 

$•0.39 

ITaoftt 

N«3 

24  5 

7163 

70.22 

N-5 

21  5 

10195 

99.95 

N*  t 

22  0 

8532 

83  64 

19aoûft 

N*  3 

25  0 

7842 

76.88 

N»  5 
Moyenne . . 

» 

9 

a 

21M 

8201 

80.40 

BXPé 

aiEirCB  DE  VÉRIFICATION  DU 

CONSEBYATOIU. 

N-  1 

21*0 

8070               79.12 

N«3 

23  0 

7996 

78.37 

N«5 

20  0 

9175 

89.95 

21*3 

8414 

82.48 
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Les  résultats  de  ces  expériences  faites  dans  des  conditions 
très-Yoisines  de  I*idendîlé  concordent  entre  eux  autant  qu'on 
peut  le  désirer,  et  sont  aussi  d'accord  avec  les  résultats  d'en- 
semble que  nous  avons  rapportés  plus  haut.  Us  conduisent 
donc  aux  mêmes  conclusions. 

500.  Observation  relative  aux  défauts  que  présente  VinstaHa- 
tion  d^s  appareils.  —  J'ai  dit  plus  haut  que  le  système  de  ven- 
tilation par  appel  établi  par  M.  L.  Duvoir  à  l'hôpital  Lariboi- 
sière  présentait  des  imperfections,  malgré  lesquelles  il  donnait 
des  résultats  encore  supérieurs  à  ceux  qui  étaient  exigés 
par  les  conditions  des  marchés.  Parmi  ces  défauts,  le  prin- 
cipal est  le  peu  de  hauteur  de  la  cheminée  placée  dans  les 
combles,  dont  j'ai  fait  voir  l'inconvénient  en  discutant  les 
conditions  théoriques  d'établissements  des  appareils  de  ce 
genre. 

Mais,  outre  ce  défaut  fondamental ,  le  dispositif  des  réci- 
pients établis  au  bas  de  cette  cheminée  en  présente  plusieurs 
autres.  Au  lieu  d'un  récipient  unique  offrant  à  la  fois  la  ca- 
pacité et  les  surfaces  de  chauffe  suffisantes,  l'on  a,  sans  doute 
successivement,  élevé  le  nombre  des  récipients  jusqu*à  17, 
offrant  ensemble  une  surface  de  chauffe  de  87~-«,53,  qui  n'est 
certes  pas  bien  utilisée  et  qui  aurait  fourni  des  résultats  bien 
plus  satisfaisants,  si  elle  avait  été  mieux  distribuée. 

L'on  doit  en  effet  remarquer  que,  dans  les  expériences  du 
19  août,  au  pavillon  n*  5^  il  a  été  impossible  de  faire  des  ob- 
servations dans  la  cheminée  générale  du  pavillon,  par  suite 
d'une  projection  abondante  de  vapeur  par  te  soupape  de 
sûreté  de  l'appareil.  Or,  la  soupape  du  récipient  du  pavillon 
étant  soumise  à  la  même  charge  que  celle  des  autres,  et  la 
température  maximum  de  l'air  évacué  par  les  cheminées, 
n*ayant  pas  dépassé  44^,  il  s'ensuivrait  qu'avec  la  surface  de 
chauffe  de  ces  17  récipients  Tonne  pourrait,  sans  donner 
lieu  à  une  évacuation  de  vapeur,  obtenir  une  température 
supérieure  à  44<^;  ce  qui  ne  semble  pas  un  résultat  satisfai- 
sant pour  une  aussi  grande  surface  de  chauffe. 
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Hais  ce  défaut,  particulier  aux  appareils  installés  à  l'hôpital 
Lariboisière ,  et  malgré  lequel  ils  ont  fourni  des  résultats 
suffisants  ,>  ne  saurait  justifier  une  conclusion  contraire  au 
système  de  l'évacuation  de  l'air  par  appel. 

Dans  les  notes  qui  m'ont  été  communiquées  par  M.  E.  Tré- 
lat  je  trouve  des  expériences  qui  n'ont  pas  été  insérées  dans 
le  rapport  qu'il  a  adressé  à  l'administration.  Gomme  leurs 
résultats  sont  relatifs  à  la  saison  d'été  et  qu'ils  montrent  d'une 
manière  évidente  les  conséquences  du  défaut  de  contrôle  et 
de  surveillance,  je  crois  utile  de  les  mentionner  ici. 

Le  25  août  1855,  la  température  extérieure  étant  de  21  à 
22^,  celle  de  l'air  dans  la  cheminée  d'appel  n'était  que  de 
27%5  à  28^,5  près  des  réservoirs,  et  de  25®  seulement  auprès 
de  l'ouverture  par  laquelle  on  introduit  l'anémomètre,  ce  qui 
prouve  que  les  récipients  étaient  à  peine  chauffés,  puisque 
dans  les  expériences  relatées  plus  haut  l'on  a  obtenu  des  tem- 
pératures de  40*  et  jusqu'à  44*. 

Dans  ces  conditions,  la  température  des  salles  était  de  22*, 
23\  24^  quelques  fenêtres  étant  ouvertes. 

Malgré  ces  circonstances  défavorables,  l'on  a  trouvé,  pour 
les  volumes  d'air  évacués  par  les  cheminées  d'appel  dans 
les  pavillons,  58~%64,  43— %l2et40"*,61  par  heure  et  par  lit. 

Ces  volumes,  quoiqu'insuffisants,  sont  encore  supérieurs  à 
celui  qui  a  été  Urouvé  dans  nos  expériences  et  dans  celles  de 
MM.  Leblanc  et  Ser,  sur  le  pavillon  n""  4,  ventilé  par  insuf- 
flation, qui,  dans  les  conditions  plus  favorables  d'une  tempé- 
rature extérieure  de  16®,  et  avec  la  même  température 
dans  les  sallet,  n'a  fourni  que  31»  «,52  d'air  vicié  évacué  par 
heure  et  par  lit. 

La  comparaison  des  résultats  de  ces  expériences  avec  ceux 
que  nous  avons  obtenus  le  31  août  1861  montre  l'influence 
de  l'absence  de  contrôle  sur  les  effets  que  l'on  peut  attendre 
de  l'aspiration  *. 


*  Je  pourrais  citer  des  exemples  plus  récents  encore  et  bien  plus  frap- 
pants de  Tabseoce  de  moyens  commodes  de  contrôle.  (ÀYril  1863.) 
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310.  YentUation  des  lieius  df aisances.  —  Cette  partie  de  la 
venlilalion,  lors  des  visites  que  j*ai  faites  à  Tbôpital  Lariboî- 
sière,  ne  m'a  pas  paru  suffisamment  satisfaisante»  ni  aussi 
bien  réglée  qu'à  ]*bôpital  Beaujon.  Il  y  avait  quelque  odeur 
dans  les  cabinets»  mais  au  moins  les  fenêtres  y  restaient  fer- 
mées rhiver.  Il  y  a  lieu  de  rappeler  que  ces  cabinets  sont 
placés  à  Textrémité  des  bâtiments»  et  que  le  conduit  d'appel 
des  gaz,  qui  se  rend  à  une  cheminée  particulière  d'évacuation 
peu  chauffée^  est  beaucoup  plus  long  que  les  autres.  Il  serait 
facile  d'en  activer  le  tirage  à  l'aide  d'un  ou  deux  becs  de  gaz 
brûlantjour  et  nuit. 

3il.  Irrégularités  dans  le  service.  —  Le  service  du  chauf- 
fage et  de  la  ventilation  est  fait  par  abonnement.  Ce  mode  a 
certainement  des  avantages,  mais  il  a  aussi  ses  inconvénients. 
L'entrepreneur  ou  ses  agents  sont  naturellement  conduits  i 
restreindre  le  plus  possible  les  dépenses  et  la  consommation 
de  combustible  qui  assure  les  effets  des  appareils. 

En  hiver,  où  Ton  est  obligé  de  maintenir  dans  les  sallet 
une  température  fixée  et  facile  h  constater  à  l'aide  de  ther- 
momètres placés  à  leur  intérieur»  il  suffit  que  cette  condition 
soit  satisfaite  pour  que  la  ventilation  soit  assurée»  parce 
que  les  appareils  sont  précisément  disposés  pour  utiliser»  i 
cet  effet,  la  chaleur  de  l'eau  qui  y  circule.  Mais  dès  le  prin- 
temps» et  surtout  eu  été,  où  l'on  ne  chauffe  plus  les  salles  et 
où  la  température  intérieure  de  ces  locaux  se  rapproche 
beaucoup,  et  parfois  complètement,  de  celte  de  l'air  extérieor, 
le  chauffage  de  la  cheminée  d'appel  doit  être  Conduit  avec 
une  attention  toute  spéciale,  pour  produire  les  effets  de  ven- 
tilation,  qui  ne  sont  constatés  par  aucun  moyen  de  vérification 
ou  de  contrôle  mis  à  la  disposition  de  l'autorité,  ni  même  du 
chauffeur. 

II  n'est  donc  pas  étonnant  que  cette  partie  du  service  pré- 
sente des  irrégularités  et  donne  lieu  quelquefois  à  des  plaintes 
fondées,  quoique  les  proportions  des  appareils  soient  conve- 
nables» au  moins  dans  leur  ensemble. 
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Il  est  cependant  facile  de  remédier  à  ces  inconvénients  ao 
moyen  d'un  anémomètre  totalisateur. 

512.  Conclusions  des  expériences  faites  sur  les  appareils  de 
chauffage  et  de  ventilation  par  circulation  d^eau  chaude  du 
système  de  M.  L  Duvoir-Leblanc.  —  De  Tensemble  et  de  la  dis- 
cussion des  résultats  d'expériences  que  je  viens  de  rapporter, 
noos  pouvons  d'abord  déduire  les  conclusions  suivantes,  quant 
aux  appareils  auxquels  elles  se  rapportent  : 

1*  Le  chauflage  des  salles  pendant  l*hiver  est  régulier  et  la 
température  y  est  maintenue  au  degré  convenable  et  fixé» 
sans  que  des  irrégularités  dans  la  conduite  du  feu  exercent 
une  influence  sensible. 

2»  Les  prises  d'air  disposées  symétriquement  sur  les  deux 
faces  du  bâtiment  et  qui  l'amènent  directement  sous  les  poêles, 
en  assurent  facilement  l'arrivée  pour  ceux  du  milieu  et  moins 
bien  pour  ceux  des  extrémités  des  salles.  Leur  action  est 
quelquefois  troublée  par  les  vents  violents  d'automne  ou  de 
printemps.  Pour  éviter  ces  inconvénients,  il  faudrait  recourir 
aux  moyens  que  nous  avons  indiqués  au  n""  278,  ou  à  l'emploi 
de  ventelles  convenablement  disposées. 

Les  sections  de  passage  de  l'air  à  travers  les  conduits  de 
prise  d'air  et  à  travers  les  poêles  sont  un  peu  trop  restreintes. 
Quelques  conduits,  et  particulièrement  ceux  du  pavillon  u?  3, 
sont  certainement  défectueux  et  devraient  être  modifiés. 

3^"  Le  volume  d'air  nouveau  admis  par  les  poêles  a  été 
trouvé  l'hiver  de  62  mètres  cubes  environ  par  heure  et  par  lit,  à 
une  température  d'environ  30^  Il  pourrait  atteindre  ce  cbifire 
au  printemps  et  à  l'automne,  à  l'aide  d'un  chauffage  modéré, 
si  les  conduits  d'arrivée  de  l'air  aux  poêles  étaient  mieux  dis- 
posés. L'été,  il  faudrait  recourir  à  des  ouvertures  auxiliaires 
qui  seraient  faciles  à  établir  dans  l'imposte  des  fenêtres. 

4''  L'ouverture  des  portes  et  des  fenêtres,  loin  de  troubler 
la  ventilation  et  de  produire  des  retours  d'air  vicié  dans  ks 
salles,  active  l'appel  de  l'air,  rend  l'évacuation  par  toutes  les 
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cheminées  plus  régulière,  et  dans  la  belle  saison»  pendant  le 
jour,  facilite  beaucoup  le  renouvellement  général  de  Fair. 

La  seule  ouverture  des  portes  double  le  volume  d*air  évacaé 
des  salles. 

5*  Les  lieux  d*aisances  pourraient  être  complètement  ven- 
tilés  par  les  dispositions  adoptées,  si  une  surveillance  sévère 
était  exercée  sur  cette  partie  du  service.  Il  serait  cependant 
utile  de  recourir  à  l'action  auxiliaire  de  quelques  becs  de 
gaz  placés  dans  les  conduits  d'appel,  qui  sont  beaucoup  trop 
éloignés  des  cabinets. 

6"*  Il  serait  convenable ,  pour  la  ventilation  d'été  pendant 
la  nuit,  d*ouvrir  des  oriGces  auxiliaires  d*introduction  de  Fair, 
dans  les  impostes  au-dessus  des  fenêtres,  avec  persiennes 
mobiles  dirigeant  l'air  vers  le  plafond,  comme  il  a  été  indiqué 
précédemment.  Une  ouverture  de  0™,15  de  hauteur  sur 
0"',50  à  0"',60  de  largeur  au-dessus  de  chaque  fenêtre  serait 
probablement  suffisante. 

7**  Il  est  indispensable ,  pour  assurer  la  régularité  du  ser- 
vice de  la  ventilation,  d'établir  des  moyens  de  contrôle  qui 
permettent  de  constater  aussi  facilement  la  marche  de  la  ven- 
tilation que  la  température  des  salles. 

5i3.  Conséquences  générales  des  expériences.  —  Outre  ces 
conséquences  spéciales  aux  appareils  établis  à  l'hôpital  La- 
riboisière,  les  expériences  que  nous  venons  de  discuter  mon- 
trent d'une  manière  évidente  la  grande  influence  que  les 
différences  de  température  exercent  sur  l'appel  en  même 
temps  que  la  nécessité  d'obtenir  une  différence  à  peu  près 
constante  en  toute  saison  entre  la  température  de  l'air 
évacué  et  celle  de  l'air  extérieur.  Cette  conséquence,  tout  à 
fait  conforme  aux  principes  de  la  théorie,  est  ici  justifiée  par 
l'expérience  dans  l'un  des  dispositifs  de  circulation  d'air  les 
plus  compliqués  que  l'on  puisse  concevoir. 

Elle  s'applique  d'ailleurs  à  tous  les  systèmes  de  ventilation 
par  appel,  et  elle  doit  être  la  base  de  leur  établissement. 


DES  DIVERS  SYSTÈMES  DE  VENTILATION.  477 

C'est  pour  avoir  perdu  de  vue  cette  nécessité  que  tous  les 
auteurs  de  systèmes  de  ventilation  par  insufflation  mécani- 
que n'ont  pu  parvenir  à  donner,  l'été,  ni  même  Tliiver,  une 
énergie  convenable  à  Tévacuation  de  Tair  vicié,  quelque 
efficaces  qu'aient  d'ailleurs  été  les  appareils  sous  le  rapport 
de  l'introduction  de  l'air  nouveau. 

Zi4.  Des  appareils  de  chauffage  et  de  ventilation  par  insuf- 
flation  de  M.  le  W  Van  Hecke  et  0\  —  L'administration  de  l'as- 
sistance publique  pour  les  hôpitaux  de  Paris,  et  le  ministère 
de  l'intérieur  à  l'asile  impérial  du  Vésînet,  ont  cherché  à  utili- 
ser un  système  de  chauffage  par  des  calorifères  à  air  chaud  et 
de  ventilation  par  insufflation  mécanique  proposé  par  M.  le 
D'Yan  Hecke,  et  des  opinions  fort  controversables  ayant  été 
émises  sur  les  qualités  de  ces  appareils^  j'ai  été  conduit  à  les 
étudier  en  détail  pour  me  rendre  compte  de  leurs  effets. 

518.  Description  des  appareils  Van  Hecke.  —  Le  système 
auquel  M.  le  docteur  Yan  Hecke  a  donné  son  nom  con- 
siste d'une  part  en  un  ou  plusieurs  calorifères  à  air  chaud, 
composés,  comme  on  le  fait  ordinairement,  d'une  cloche 
en  fonte  sur  laquelle  s'exerce  l'action  directe  de  la  chaleur, 
et  de  tuyaux  dans  lesquels  la  fumée  circule  et  perd  une  por- 
tion de  sa  chaleur.  Cette  partie  des  appareils  ne  présente  rien 
de  particulier,  si  ce  n'est  que  les  tuyaux  des  calorifères  de 
H.  Yan  Hecke  sont  ordinairement  en  tôle,  ce  qui  lui  permet, 
il  est  vrai,  de  les  livrer  à  un  prix  modéré,  mais  ne  vaut  rien 
au  point  de  vue  de  la  durée,  comme  le  savent  les  bons  con- 
structeurs, qui  préfèrent  avec  juste  raison  l'emploi  de  tuyaux 
en  fonte,  dont  la  durée  est  beaucoup  plus  grande. 

Ces  calorifères,  au  lieu  d'être  entourés  d'une  maçonnerie 
de  briques,  destinée  à  former  les  conduits  de  circulation  de 
i'air  extérieur  que  l'appareil  doit  échauffer,  sont  simplement 
placés  dans  une  portion  des  caves  formant  chambre  à  air  et 
dans  laquelle  afffue  de  l'air  extérieur,  qui  y  est  introduit  en 
partie  par  Faction  d'un  ventilateur  et  en  partie  par  l'effet  de 
l'aspiration  que  produit  la  chaleur. 
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L'usage  d'une  semblable  chambre  à  air,  qnî  permet  d'io- 
troduire  et  d'échaufrer  on  volume  d*air  considérable  dont 
la  température  n'atteint  alors  qu'un  de^  modéré,  me  parait 
une  disposition  très-convenable.  Mais  il  exige  des  dispositions 
particulières  pour  que  dans  cette  chambre  il  se  produise 
entre  l'air  extérieur  qui  y  afflue  sans  cesse  et  celui  qui  s'est 
écbaufTé  au  contact*  des  tuyaux,  un  mélange  tel  que  celui 
qui  s'échappe  ait  la  température  convenable. 

Aucune  disposition  de  ce  genre  n'existe  dans  les  chambres 
à  air  établies  dans  les  hôpitaux  Beaujon  et  Nccker  par 
M.  Van  Hecke;  mais,  plus  tard,  éclairé  par  l'expérience  des 
premières  installations  faites  par  lui  à  l'hospice  du  Yésinet, 
il  a  eu  recours  à  une  disposition  ingénieuse,  quoiqu'assez 
complexe,  qui  atteint  à  peu  près  le  but  et  que  je  ferai  connaitre 
plus  loin  en  parlant  de  cet  établissement. 

L'échauflement  de  l'air  introduit  dans  les  salles,  ne  suffi- 
sant pas  pour  assurer  en  tout  temps  l'évacuation  de  l'air  Ticié, 
et  d'ailleurs  le  chauffage  étant  suspendu  pendant  une  partie 
de  l'année,  M.  Van  Hecke  a  eu  recours  à  remploi  d'un  venti- 
lateur mécanique.  La  forme  qu'il  a  donnée  à  cet  appareil  est 
celle  d'une  hélice  discontinue  à  deux  filets,  dont  les  éléments 
mobiles  peuvent  prendre  difTérentes  inclinaisons  sur  l'axe  de 
rotation,  dis[)Osition  à  laquelle  il  a  attribué,  fort  à  tort,  noe 
grande  supériorité  sur  les  autres  ventilateurs.  L'effet  des  ven- 
tilateurs à  hélice,  connus  depuis  longtemps,  est,  comme  on 
le  sait,  très-inférieur  à  celui  des  ventilateurs  à  palettes  planes 
ou  courbes.  Des  expériences  spéciales  exécutées  au  Conser- 
vatoire des  arts  et  métiers,  et  dont  les  résultats  ont  été  pa« , 
bliés  dans  les  Annales  de  cet  établissement  ne  laissent  aucun 
doute  à  cet  égard.  Je  ne  crois  pas  nécessaire  de  les  repro- 
duire. 

M.  Van  Hecke  avait  d'abord  établi  à  l'hôpital  Beaujon  son 
ventilateur  dans  la  cheminée  générale  d'évacuation  de  l'air 
vicié,  où  il  agissait  comme  aspirateur,  ce  qui,  sous  tous  les 
rapports,  était  la  disposition  la  plus  convenable.  Plus  tard, 
cédant  peut-être  à  la  faveur  dont  jouissait  auprès  de  quel- 
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ques  personnes  le  système  de  Tinsufflation,  il  a  déplacé  son 
appareil  et  Ta  établi  dans  les  caves  près  de  l'origine  des  con- 
duits de  prise  d'air  neuf.  Cette  modification  ne  me  semble 
pas  heureuse,  ainsi  qu'on  en  pourra  juger  par  le  peu  d'effet 
que  produit  cet  appareil. 

Quoi  qu'il  en  soit,  à  l'hospice  Nccker,  ainsi  qu'à  l'asile  du 
Vésinet,  les  venlilaleurs  de  M.  Van  Hecke,  agissent  comme 
appareils  d'insufflation. 

L'ensemble  de  ce  système  n'est  pas  aussi  neuf  que  M.  Van 
Hecke  parait  le  croire,  et  dès  l'année  1850  M.  Péclet  avait 
proposé  pour  les  écoles,  pour  les  petits  hôpitaux  et  pour  les 
prisons,  de  placer  dans  la  cheminée  d'évacuation  de  l'air 
vicié  un  ventilateur  à  axe  vertical,  garni  de  trois  ou  quatre 
palettes  inclinées  à  45*  et  qui  recevrait  un  mouvement  de  ro- 
tation provenant  soit  de  l'action  d*nn  moteur,  soit  de  celle 
d'un  poids  qu'on  aurait  préalablement  élevé. 

5i6.  Expériences  de  M.  Grassi  à  Vhdpital  Beavjon.  —  Cet 
expérimentateur  a  publié  dans  les  Annales  d'Hygiène  les 
observations  qu'il  a  faites  sur  l'appareil  que  M.  Van  Hecke 
a  établi  à  l'hôpital  Beaujon.  II  y  a  lieu  de  regretter  que,  pou- 
vant faire  une  expérience  comparative,  dans  la  cheminée 
générale  d'évacuation ,  sur  le  volume  d'air  vicié  écoulé , 
quand  le  mouvement  de  l'air  était  produit  par  l'action  seule 
de  la  chaleur  et  ensuite  par  cette  action  combinée  avec 
celle  du  ventilateur  aspirant,  M.  Grassi  se  soit  borné  à  cette 
dernière  expérience. 

Quoi  qu'il  en  soit,  examinons  les  résultats  qu'il  a  obte- 
nus. M.  Grassi  n'indique  pas  la  vitesse  du  ventilateur,  mais 
il  dit  qu'il  lui  en  a,  par  moments,  donné  une  assez  grande 
pour  connaître  le  maximum  d'effet  que  l'on  pourrait  produire. 

A  la  température  extérieure  de  4^,  celle  de  l'air  des  poêles 
étant  de  32*,  et  celle  des  salles  de  16%  le  volume  d'air  total 
sortant  par  la  cheminée  s'élevait ,  par  heure  et  par  lit,  à 
62  mètres  cubes,  tandis  que  celui  qui  sortait  des  différents 
étages  avait  les  valeurs  suivantes  : 
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I    da  rez-Je-cbaasséc    5Î**,» 

Volume  d'air  sortant  par  heare  et  par  lit.  J   da  l*  étage SS    ,9 

f   daréUge 56    .5 

Moyenne....     SS,00â 

Il  aCtribae  la  différence  i  des  rentrées  par  les  joints  des 
conduits,  mais  elle  a  pea  d'importance. 

Une  seconde  eipérience  lui  a  donné  pour  le  Tolome  d'air 
sortant  par  la  cheminée,  par  heure  et  par  lit,  80— %6,  et  pour 
celui  qui  sortait  des  salles  les  Taleurs  suivantes  : 

(da  rez-de-chaQssé«. ..  6â"-*,4 
du  l"*  éu^ 74  ,3 
da2*éuge 85    ,1 

Moyenne ';4"-%9 

Ces  résultats,  qui  ne  sont  pas  supérieurs  à  ceux  que  fournit 
la  Tentilation  avec  chauffage  à  Feau  chaude,  montrent  seu- 
lement que  remploi  d*un  ventilateur  aspiiant,  joint  i  TéBei 
naturel  des  cheminées,  peut  produire  on  effet  équivalent,  ce 
que  Ton  savait  déjà,  et  n'offre  d'avantage  que  lorsqu'on  dis- 
pose d'un  moteur  spécial.  Cependant,  il  pourrait  y  avoir  des 
cas  où  il  serait  utile  de  joindre  les  deux  actions,  pour  obtenir 
un  effet  plus  considérable  à  certains  moments. 

Lorsque  le  ventilateur,  qui  agit  par  iosutOation,  a  été  mis 
en  mouvement,  H.  Grassi  a  constaté  que  les  volumes  d'air 
sortant  par  les  oriflces  d'appel  étaient  *  : 

Au  rez-de  chaussée,  par  heure  et  par  lit. .. .    50^",% 
Au  1"  étage,  idem  ....    34     ,5 

Au  2«  étage,  idem  ...•32     ,5 

Moyenne....    39— «,28 

Tandis  que,  si  l'on  s'en  rapportait  aux  observations  fidtes 
avec  l'anémomètre  de  M.  Van  Hecke  sur  le  ventilateur  même, 
ce  volume  aurait  été  de  60— %7. 

Cette  différence  est  encore,  dans  le  cas  actuel,  expliquée  par 
M.  Grassi,  en  admettant  que  le  volume  d'air  correspondant 


♦  Annales  d^hygiène,  tome  VII,  page  23. 
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s*écbappe  par  les  joints  des  portes  et  des  fenêtres,  explication 
inadmissible,  comme  nous  Tavons  vu  plus  haut. 

De  ces  expériences  comparatives  il  résulte  donc  une 
nouvelle  confirmation  de  ce  fait,  déjà  constaté  au  sujet  de 
rhôpital  Lariboisière,  que,  dans  l'emploi  des  appareils  qui 
agissent  par  insufflation,  Ton  ne  peut  prendre  pour  base 
des  calculs  les  volumes  d'air  que  le  ventilateur  insufflant 
semble  fournir  et  envoyer  dans  les  tuyaux  de  conduite.  H 
faut,  quand  on  le  peut,  mesurer  les  volumes  d'air  admis  à 
l'entrée  par  les  orifices  d'arrivée,  et,  ce  qui  est  généra- 
lement plus  facile,  plus  exact  et  plus  propre  à  bien  éclairer 
sur  les  véritables  effets  de  la  ventilation,  observer  les  vo- 
lumes d'air  qui  sortent  par  les  cheminées  d'évacuation  ou 
d'appel. 

A  l'hôpital  Beaujon,  H.  Yan-Hecke  a  d'ailleurs  eu  recours 
à  une  ventilation  directe,  par  aspiration  d'air  chauffé  par 
le  contact  du  tuyau  de  fumée  de  la  machine  à  vapeur, 
disposition  qui  n'a  rien  de  neuf  et  qui  est  dangereuse,  en 
ce  qu'elle  peut  permettre  l'arfluence  de  la  fumée  et  la  com- 
munication du  feu  dans  les  salles  de  rhdpital. 

La  comparaison  des  résultats  obtenus  à  l'hôpital  Beaujon, 
à  l'aide  des  ventilateurs  aspirants  secondés  par  l'aspiration 
de  la  cheminée  principale,  avec  ceux  que  fournit  le  ventila- 
teur insurflant,  montre  que  l'emploi  de  ce  dernier  moyen  est 
inférieur  au  premier,  quant  aux  volumes  d'air  vicié  extraits 
des  salles  par  un  temps  ordinaire. 

317.  Observations  de  M.  le  lieutenarU^olonel  Livet.  —  Cet 
officier  supérieur,  dans  les  expériences  qu'il  a  exécutées  à 
rhôpital  Beaujon,  a  cherché  à  reconnaître  l'influence  que  le 
ventilateur  aspirant  de  M.  Van-Hecke  pouvait  avoir  réelle- 
ment sur  le  volume  d'air  vicié  extrait  des  salles.  A  cet  effet, 
il  a  observé  les*voIumes  d'air  qui  étaient  aspirés  quand  le 
ventilateur  marchait  et  quand  il  était  arrêté,  les  températures 
intérieures  et  extérieures  étant  d'ailleurs  les  mêmes.  Voici 
les  résultats  qu'il  a  obtenus  : 

VBWT.  I.  31 


%8ft  EXAMfiN  GQHPAKÀTiF 

l'«  CBEMXSéM.  —  FACE  GACTGBB*. 

Ventilateur  en  actiyité. 

AnémMDMn  n*  1.        AnémoBiètn  n»  S. 

Nombre  de  toors  en  1' 100  80 

YîtHM 0",331  0*,3« 

Vitesse  moyenne 0",337. 

Ventilatear  arrêté. 

Nombre  de  toors  en  1' 100  90 

Vitesse (r,332  0'',363 

Vitesse  moyenne 0",347. 

D'où  il  résulterait  que  Teffet  de  ce  ventilatear  aspirant  était 
à  peu  près  nul  *,  ce  qui  s'accorde,  comme  on  le  verra  plus 
loin,  avec  les  résultats  des  expériences  que  nous  avons  faites 
àrhôpitalduYésinet. 

518.  Observations  sur  la  disposition  des  appareils  Yan-Bedkt 
i  Vhâpital  Necker.  —  Les  dispositions  établies  par  M.  Van- 
Hecke  dans  Tun  des  pavillons  de  PhApital  Necker  pour  le 
chauffage  delà  ventilation  sont  loin  d*étre  aussi  satisfaisantes 
qu'on  a  paru  le  croire,  et  elles  présentent  de  nombreux  in- 
convénients, outre  ceux  qui  sont  inhérents  au  système. 

Sous  ce  pavillon  sont  placés  trois  calorirères  avec  leur 
chambre  à  air,  dans  chacune  desquelles  Tair  peut  être  refoulé 
par  le  ventilateur,  qu'une  machine  à  vapeur  met  en  mouve- 
ment. Cet  air  parcourt,  pour  arriver  à  ces  chambres,  un  long 
conduit  en  maçonnerie  de  briques,  qui  règne  à  Tétige  infé- 
rieur des  caves  et  débouche  dans  ces  trois  chambres.  Il  faut 
donc  qu'un  même  chauffeur  soigne  les  trois  foyers,  et  con- 
duise en  même  temps  la  machine  à  vapeur.  C'est  demander 
beaucoup,  pour  un  travail  d'hiver  et  de  nuit,  aux  deux  chauf- 
feurs attachés  à  ce  service  dans  l'hôpital,  et  qu'il  est  difBcîIe 
de  surveiller.  Le  foyer  du  milieu  alimente,  par  des  tuyaux 
ascendants  en  tôle,  des  caisses  à  air  chaud,  aussi  en  tôle, 

*  Voir  page  3  du  rapport  lithographie  de  M.  k  colonel  ImU 
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placées  an  centre  de  cliaqne  étage;  les  foyers  extrêmes 
sont  destinés  au  service  des  vestibules  et  des  salles  des  extré- 
mités. 

L'air  débouche  de  la  caisse  centrale  de  chauffage  de  chaque 
salle  par  le  bas  des  longs  côtés  de  cette  caisse  avec  une  assez 
grande  vitesse» et  Tafflueuce  de  cetairchaud  incommode  à  tous 
les  étages  les  malades  qui  occupent  les  quatre  lits  le  plus 
rapprochés.  Les  sœurs  et  les  médecins  sont  d*accord  sur  ce 
point,  ainsi  que  HH.  Pelouze,  Rayer  et  moi,  en  avons  reçu 
Fassurance  dans  une  visite  à  cet  hdpital;  mais,  en  outre,  l'air 
qui  arrive  ainsi  horizontalement  doit  en  grande  partie  être 
appelé  directement  par  les  orifices  d'évacuation  les  plus  voi- 
sins, au  lieu  de  se  répandre  dans  la  salle,  surtout  quand  il  est 
frais,  ce  qui  donne  lieu  à  des  courants  d*air  à  fleur  du  plan- 
cher  fort  désagréables,  comme  on  le  sait. 

Au  rez-de-chaussée,  aux  extrémités  de  chacune  des  salles 
principales,  il  y  a  deux  orifices  d'arrivée  de  Tair  placés  au 
niveau  du  plancher,  et  les  vestibules,  ainsi  que  les  deux  petites 
chambres  extrêmes,  sont  chauffés  et  ventilés  à  l'aide  d'orifices 
semblables,  ce  qui  offre  les  mêmes  inconvénients  que  dans 
le  cas  précédent. 

A  cet  étage,  la  température  générale  parait  être  convena- 
ble, mais,  d'après  les  observations  précédentes,  elle  n'est  pas 
également  répartie. 

Au  premier  et  au  deuxième  étage,  les  caisses  à  air  chaud 
du  milieu  offrent  les  mêmes  inconvénients  que  celle  de  l'étage 
inférieur;  mais,  en  outre»  les  orifices  qui  amènent  l'air  des- 
tiné aux  extrémités  des  salles  sont  pratiqués  dans  les  vesti- 
bules qui  séparent  la  salle  principale  des  salles  de  ces  extré- 
mités. Dans  l'un  des  murs  de  face,  et  pour  le  faire  pénétrer 
dans  les  grandes  salles,  il  a  fallu  enlever  quatre  carreaux  de 
chaque  côté,  à  la  partie  supérieure  des  cloisons  vitrées  qui 
les  isolent,  de  sorte  que  l'air  chaud  arrive  dans  les  salles  par 
la  partie  voisine  du  plafond  et  par  la  porte  d'entrée,  toujours 
ouverte,  de  cette  cloison.  Ce  dispositif  offre  le  désavantage  de 
jpermettre  à  l'air  froid  de  l'escalier  de  se  précipiter  par  les 
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ouTertures  Taites  à  la  cloison  da  c6(ë  de  cet  escalier,  toutes 
les  fois  qa*on  en  ouvre  la  porte,  et  de  retomber  sur  les  lits 
Toisins,  dont  les  malades  en  sont  souvent  incommodés. 

319.  Irrégularité  de  la  température.  —  EnGn,  il  arrive  sou- 
venlysnrlout  au  1"  et  au  2*  étage»  que  la  température  moyenne 
est  irréguiière,  et  parfois  beaucoup  trop  élevée,  et  l'on  a  été 
obligé  de  ménager,  dans  les  portes  qui  donnent  sur  les  esca- 
liers ou  sur  les  vestibules  extérieurs,  des  passages,  qu'en 
pareil  cas  Ton  peut  ouvrir  pour  laisser  rentrer  de  Tair  frais. 
Hais  ce  moyen  n*agit  directement  que  sur  les  chambres  des 
extrémités,  et  ne  remédie  pas  à  l'inconvénient  pour  les  salles 
principales.  Ces  excès  accidentels  de  température,  dont  on 
s'aperçoit  surtout  la  nuit,  sont  une  conséquence  difGcile  à 
éviter  de  l'emploi  des  calorifères  chauffant  l'air  par  con« 
tact  direct  quand  il  n'existe  pas  de  chambre  de  mélange  et 
des  registres  convenablement  disposés. 

5S0.  Insalubrité  de  Vair,  —  EnGn  l'on  trouve,  en  général, 
que  l'air  fourni  par  ces  calorifères  est,  selon  l'expression 
dont  se  servent  plusieurs  sœurs,  plus  dur  à  respirer,  surtout 
dans  le  voisinage  des  bouches  d'arrivée  et  des  caisses  cen- 
trales; tandis  que  les  sœurs  employées  dans  le  pavillon  , 
chauffé  à  l'eau  chaude  déclarent  que  l'air  de  leurs  salles  est          i 
beaucoup  plus  doux.  Cette  différence  tient,  d'une  part,  à          I 
l'afiluence  directe  et  trop  rapide  et  à  la  chaleur  démesurée 
du  courant  d'air,  mais  surtout  à  sa  dessiccation  par  le  contact 
des  surfaces  métalliques  du  calorifère.  Le  moyen  à  l'aide  du- 
quel on  prétend  rendre  à  l'air  le  degré  convenable  d'hygro- 
métricité  me  paraît  complètement  illusoire.  Il  consiste,  en 
effet,  en  une  petite  caisse  métallique  dans  laquelle  on  vide 
tous  les  quinze  jours  environ  un  seau  qui  contient  au  plus 
10  litres  dCeau. 

891.  Évacuation  de  Vair^  disposition  vicieuse  des  cheminies. 
—  Malgré  l'énergie  attribuée  à  l'insufflation  de  l'air,  il  se  pro- 
duit en  temps  ordinaire  par  les  joints  des  fenêtres  des  rentrées 
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d'air,  et  quand  on  ouvre  certaines  fenêtres,  celles  du  cabinet 
des  sœurs,  par  exemple,  les  portes  opposées  battent  forte- 
ment. 

Mais  révacuation  de  Tair  présente  de  bien  plus  graves 
inconvénients.  En  effet,  il  y  a  pour  la  produire  dans  chaque 
salle,  et  sur  chaque  face  dans  la  longueur,  six  cheminées  qui 
débouchent  isolément  un  peu  au-dessus  de  la  partie  infé- 
rieure des  longs  pans  de  la  toiture.  L*appel  de  ces  cheminées 
est  si  faible,  même  pour  celles  du  rez-de-chaussée  qui  sont 
les  plus  hautes,  que,  toutes  les  fois  qu*il  fait  un  vent  un  peu 
violent,  Tair  est  fortement  refoulé  dans  ces  cheminées,  et 
reflue  dans  les  salles,  de  manière  à  incommoder,  non-seule- 
ment les  malades,  mais  même  les  personnes  appelées  près 
de  leurs  lits  pour  leur  donner  des  soins.  Cet  effet  fâcheux, 
qui  se  produit  même  Thiver,  a  engagé  les  sœurs  de  charité 
à  réclamer  un  moyen  de  fermeture  de  ces  cheminées,  pour 
pouvoir  les  clore  du  côté  du  vent,  et,  en  attendant  qu'il  soit 
établi.  Ton  a  une  ventilation  glaciale  par  insufflation,  sur  la- 
quelle on  n'avait  pas  compté.  Il  y  a  lieu  de  remarquer  que, 
dans  les  temps  de  bourrasques,  Faction  du  vent  se  fait  sentir 
par  intermittences,  et  que  sa  vitesse  est  tantôt  très-grande  et 
tantôt  nulle,  de  sorte  que  les  mouvements  de  l'air  dans  ces 
cheminées  varient  de  sens,  selon  l'intensité  du  vent. 

Ce  résultat  fâcheux  est  une  conséquence  naturcUe  de  iso- 
lement des  cheminées  d'évacuation,  et  de  l'absence  d'une 
cheminée  commune  d'appel  assez  fortement  chauffée  pour 
produire  une  aspiration  toujours  suffisanunent  énergique. 

599.  Insuffisance  de  la  ventilation  de  nuit.  —  Enfln,  cette 
ventilation  que  l'on  prétend  être  si  abondante  n'empêche  pas 
que  le  malin,  même  dans  la  saison  froide,  l'on  ne  soit  obligé 
d'ouvrir  les  fenêtres  pendant  quelque  temps  pour  dissiper  la 
mauvaise  odeur. 

Quant  aux  résultats  d'observations  sur  les  volumes  d'air 
fournis  par  les  appareils  des  salles  de  ce  pavillon,  ils  se  ré- 
iduisaient  encore»  en  1860,  aux  indications  données  par  l'ané- 
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momëtre  qui  précède  le  yentilateur,  et  ne  peayent,  comme 
nous  rayons  déjà  tu,  seirir  de  base  à  une  estimation  exacte 
des  volumes  d'air  réellement  reçus  dans  les  salles.  Mais  des 
expériences  exécutées,  en  1861,  par  MM.  Leblanc  et  Sernons 
permettent  d'apprécier  maintenant  les  effets  obtenus. 

393.  Expériences  exécutées  en  1861  par  MM.  Leblanc  et  Ser. 
—  Ces  observateurs  ont  déterminé,  à  Faide  d*anémomètres 
ordinaires,  le  volume  d*air  qui  passait  dans  la  galerie  sou- 
terraine, et  ils  Font  trouvé  égal  : 

Le  14  mai,  à  la  température  de  Técoulement,  avec  51  tomrs 
de  la  macbine  en  T,  à 10656"-^ 

Le  81  mai,  à  la  température  de  zéro,  avec  49  tours 

delà  machine  en  r 9  333"*^ 

ou  à  la  température  de  l'écoulement  {IV), .. .   10  238^^ 

Soit  en  moyenne 10  457** 

en  une  heure. 

Tandis  que  M.  Grassi,  opérant  avec  le  grand  anémomètre 
de  M.  Yan-Hecke,  aurait  trouvé  : 

A  45  ou  46  tours  de  la  machine.  •  • .  17  766"*"  en  1  heure. 

A  51  tours 91060 

A  60  tours. 93760 

Sans  connaître  bien  exactement  la  manière  dont  ce  second 
expérimentateur  a  opéré,  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de 
croire  qu'il  s'y  est  glissé  quelque  erreur  grave,  laquelle,  en 
présence  des  résultats  obtenus  par  MM.  .Leblanc  et  Ser,  qui 
ont  opéré  d'une  manière  qui  ne  donne  lien  à  aucone  obje(y> 
tion,  ne  permet  pas  d'attribuer  au  volume  d'air  introduit 
dans  la  galerie  souterraine  par  Faetion  simultanée  de  Tas- 
pu^tion  naturelle  et  du  ventilateur  une  valeur  plus  grande 
que  celle  qu*ont  trouvée  ces  derniers  expérimentateurs  dans 
les  conditions  où  ils  ont  observé. 

L'on  va  voir  d'ailleurs  que  le  volume  d'air  IntPodnit  dans 
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les  salles  est  encore  beaucoup  moindre  que  ne  l'a  admis 
M.  Grassi. 

594.  Expirimees  de  MM.  Leblanc  et  Ser  sur  le  volume  (Tair 
introduit  dans  les  salles.  —  Les  mêmes  expérimentateurs  ont 
déterminé  avec  beaucoup  de  soin  les  volumes  d*air  qui 
étaient  réellement  introduits  dans  les  salles  le  87  avril  1861 
par  Faction  simultanée  de  raspiration  et  du  ventilateur.  A 
cet  effet,  ils  ont  successivement  placé  devant  toutes  les  bou- 
ches d'arrivée  des  tuyaux  cylindriques  en  zinc,  terminés  du 
côté  de  la  bouche  par  uœ  partie  pyramidale  qui  en  entou* 
rait  complètement  Fouverture.  La  partie  cylindrique  avait 
toujours  une  longueur  de  0~,60  à  0",70,  suffisante  pour  que 
le  parallélisme  des  filets  fluides  y  fût  convenablement  établi, 
et  l'anémomètre  était  placé  à  son  intérieur. 

Les  résultats  de  ces  expériences  sont  consignés  dans  le 
tableau  suivant,  où  les  volumes  d'air  introduits  ont  été 
ramenés  à  la  température  de  séro. 
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EXPÉRIENCES  FAITES  A  l'HÔPITAL  NECKER  LE  27  AVRIL  1861,  SUR 
LES  APPAREILS  ÉTABLIS  PAR  LE  DOCTEUR  YAN-HECKE ,  EZSCDTÉBS 
PAR  MM.  LEBLANC  ET  SER. 

INTRODUCTIOlf  DE  l'AIR   DANS  LES  8ALLBS. 


SITUATION 
BT  RDHÉaOS   D*ORMLE 

des  poêles 

ou  bouches  de  chaleur 

aox  diyer»  étages. 


Volume  d'air 

ramené  à  séro 

par  heure 


par 
bouche. 


total. 


»  5  o 


Rez-de-chaussée. 


Pavillon  à  8  lits. 

Grande  )poèle< 
salle.  I    — 

Pavillon  à  6  lits. 

Lieux  d*aisances.  Bouche  1 

—  Bouche  2 


Grille  1 
Grille  2 
Boache  1 
Bouche  2 
Grille  3 
Grille  4 


!•*  Étage. 


Pavillon Grille  1 

!  Grille  2 

Poêle. . .  Bouche  1 
—        Bouche  3 
Grille  3 

Pavillon ».    Grille  4 

Lieux  d'aisances    Bouche  1 
—  Bouche  2 


Pavillon Grille  1 

Grille  2 


2*  Étage. 


Grande 
salle. 


Poêle... 


Bouche  1 

Bouche  2 

Grille  3 

Pavillon Grille  4 

Lieux  d'aisances.  Bouche  1 
—  Bouche  2 


1,41 

1,54 

0,33 

0,295 

0,86 

0,86 

1,44 

1,47 


322 
352 
448 
401 
194 
194 
242 
247 


Volume  total., 


Volume  total  pour  les  chambres  de  malades. 


3  S.  g. 
O        ^ 

>        9 


m. 

m.c 

n.c. 

47 

1,61 

371 

8 

i;83 

414 

0,62 
0,47 

327 

625 

2883 

43 

1,35 

301 

1,51 

345 

6 

îUr 

428 

816 

2,33 

388 

, 

49 

1 ,  hii 

343 

1 

8    1 

1/iif 

274 

0,:n 

0,a'-^ 

407 
493 

2231 

46 

1,K>T 

417 

l/^\^> 

297 

6 

OfHlJ 
0,1-?  r} 

134 
161 

295 

! 

8 

1911 

46 

6 

489 

8,625 
7,025 

177 

1B.C. 

46,38 
49,64 

57,56 

42,87 
34,59 
49,50 


40,25 
30,33 
32,33 

39,68 


OBSERVATIONS. 

Il  n*est  pas  fait  mention  des  chambres  à  un  lit  parce  qu'elles  ne 
sont  pas  ventilées. 

La  temoérature  dans  les  salles  était  de  16*  et  sous  Tanémomètre  de  15*. 
L'on  ne  cnauffait  pas. 
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82tt.  Conséquences  des  résultats  consignés  dans  le  tableau  pri-' 
cèdent.  —  Il  résulle  de  ces  observatioDS  que  le  volume  total 
d'air  ramené  à  zéro  qui  arrivait  dans  les  diverses  parties  du 
pavillon  de  riiôpital  Necker,  ventilé  par  les  appareils  du  doc- 
teur Yan-Hecke,  s'élevait»  le  27  avril  1861,  à  8650  mètres 
cubes  par  heure. 

Si  Ton  en  déduit  les  volumes  qui  affluent  dans  les  cabinets 
d*aisances,  et  qui  étaient  de  1600"-'',  il  ne  reste  plus  pour  le 
volume  d*air  affluent  dans  les  salles  ramené  à  zéro  que  7025*'«, 
qui,  répartis  entre  177  lits  que  contient  le  pavillon,  corres- 
pondent à  39" '«,68  par  heure  et  par  lit. 

Ce  résultat  est  bien  inférieur  à  celui  de  117"'«  qui  a  été 
annoncé  par  M.  Grassi  comme  résultant  de  ses  expériences 
quand  la  machine  marchait  à  la  vitesse  de  51  tours  en  T. 

Le  volume  d*air  affluent  dans  le  pavillon  le  27  avril,  où  la 
température  de  jour  a  été  de  20*,  n'étant  que  de  8625""'  à 
zéro  ou  de  9366"*«  à  20*  en  1  heure,  tandis  que  le  volume 
d'air  qui  passait  dans  le  canal  souterrain  était  de  10453"%  il 
en  résulte  que  dans  les  conduits,  assez  courts  d'ailleurs,  de 
ce  pavillon  il  se  fait  une  perte  de  10  pour  100  au  moins  du 
volume  d*air  affluent  par  le  conduit  souterrain,  quoique  la 
pression  dans  ce  conduit  doive  excéder  de  très-peu  en  tous 
temps  celle  de  l'air  extérieur. 

La  grande  diflérence  qui  existe  entre  les  résultats  annoncés 
par  M.  Grassi  et  ceux  qui  ont  été  obtenus  par  MM.  Leblanc 
et  Ser  tient  au  mode  d'expérimentation  complètement  défec- 
toeux  employé  par  le  premier  de  ces  expérimentateurs. 
C'est  ce  que  mettent  en  évidence  les  observations  suivantes 
de  IfH.  Leblanc  et  Ser. 

886.  Expérience  relative  au  mode  dCohservation  employé  par 
M,  Grassi, —  L*on  a  vu,  au  n""  SI  des  Considérations  généra- 
les, que  la  présence  d'une  grille  placée  au-dessus  d'un  orifice 
déterminait,  de  même  que  celle  des  piles  d'un  pont  dans  le  lit 
d'une  rivière,  en  amont  une  augmentation  de  pression,  en 
aval  au-dessus  des  orifices  libres  un  accroissement  de  vitesse, 
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el  sur  les  côtés,  TÎs-à-TÎs  des  parties  pleines,  de  remous  qui 
ne  permettaient  pas  de  iaire  immédiatement  au-dessus  de 
cette  grille  des  observations  susceptibles  de  fournir  des  indica* 
tions  exactes  de  vitesse  et  encore  moins  des  volumes  d'air. 

Lorsqu*en  opérant  ainsi  Ton  a  ensuite  multiplié  les  vitesses 
observées  par  Faire  totale  de  Torifice,  on  a  nécessairement 
évalué  beaucoup  trop  haut  le  volume  d'air  écoulé.  C'est  œ  qui 
est  arrivé  à  M.  Grassi  dans  les  expériences  qu'il  a  faites  pour 
déterminer  le  volume  d'air  nouveau  insufOé  dans  les  salles 
de  rhdpital  Necker  par  les  appareils  du  docteur  Van  He<±e. 
Pour  constater  l'influence  de  ce  mode  d'opérer  et  avoir 
une  idée  de  l'erreur  i  laquelle  il  conduit,  MIL  Leblanc  et  Ser 
ont  lait  rexpérience  suivante  : 

Après  avoir  enlevé  la  grille  qui  re- 
couvrait l'une  des  bouches  d'arrivée 
de  l'air,  on  a  placé  sur  cette  bouche 
carrée  un  tuyau  en  zinc  à  base  py- 
ramidale carrée  ABED,  raccordée  avec 
une  partie  cylindrique  DEab^  et  ayant 
une  hauteur  suffisante  pour  que  le 
courant  d'air  pût  dans  tous  les  '  cas 
avoir  pris  vers  le  sommet  ab  un  mour 
vement  suffisamment  régulier.  Sur  œ 
sommet  ab  l'on  a  placé  la  grille  qui 
^1  recouvrait  précédemment  la  bouche. 
I  Sur  ce  dispositif  l'on  a  (ait  les  ob- 

^  servations  suivantes  : 
L'on  a  déterminé  le  nombre  de  tours  faits  par  un  anémo- 
mètre en  le  plaçant  successivement  en  c  à  0",15  au-dessous 
de  la  grille,  en  r»  à  O-.lb  au-dessus  de  la  grille  et  vis-à-vis 
d'une  partie  pleine,  et  en  c^  vis-à-vis  d'un  vide*  L'on  a  trouvé 
les  résultats  suivants  : 


1" 


!■*  observation. 


€ 

540— S42 

625-695 


C, 

610 


1296-1212 
1455-1856 


HombT«  de  tours.)  j.  ^bsermion. 

Ces  résultats  manifestent  d'une  manière  évidente  l'énonne 
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accroisseineiit  de  vitesse  qui  se  produisait  an  passage  de  Pair 
par  les  oriflces  de  ces  grilles,  et  Terreur  dans  laquelle  on  est 
tombé  quand  on  a  multiplié  cette  vitesse  par  Taire  totale  de 
la  bouche. 

C'est  ce  qui  explique  comment  les  volumes  d'air  intro* 
duits  dans  les  salles  trouvées  par  MM.  Leblanc  et  Ser  sont 
très-inférieurs  à  ceux  qui  ont  été  indiqués  par  M.  Grassi,  et 
qui  élevaient  à  117"*«  par  heure  et  par  malade  le  volume 
d'air  introduit  dans  les  salles  à  la  vitesse  de  51  coups  de  piston 
de  la  machine,  tandis  qu^i  celle  de  49  coups  MM.  Le* 
blanc  et  Ser  n'ont  en  réalité  trouvé  qu'un  volume  moyen 
de  39"  %72.  . 

597.  Expériences  de  MM.  Leblanc  et  Ser,  sur  le  volume  d^air 
évacué  des  salles.  —  En  observant  successivement  les  volumes 
d'air  vicié,  évacués  par  les  galnes>  établies  à  cet  effet  dans 
les  salles,  ces  Ingénieurs  ont  constaté  le  27  avril  les  résultats 
consignés  dans  le  tableau  suivant. 
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EZPBRIZirCES  SUR  LES  APPARUILS  ETABLIS  PAR  LS  DOCTEUR  TAN-HBCXS, 
A  l'hôpital  KECKER,  exécutées  par   MSf.   LEBLAHC    ET    SER. 

ATACUATIOH  1B  L*Aia  DES  SALLES. 


srnjATioH 

ET  mmiAOt  fe'oaDU 

à  partir 
4s  U  chemioéc. 


Il 

il 

■fi 

■8 

1 

o-o 

> 

PiTillon 
8  Uu. 


Grande 

saUe 
46  lits. 


PafilloD 
6  lits. 


1  Gaine.  | 

{    ï 

1 
3 
b 

7 
2 
4 
6 
8 
1 
2 


Pavillon  ( 
8  lits.    ( 


Grande 
salle 


Pavillon  l 
6  lits     i 


Pavillon  \ 
8  liU.     « 


Grande 

salle 

46  lits. 


Pavillon 
6  lits 


43 


43 


43 


TolaflM  d'air 
émeaéfrhemn 
ramené  à  uro 


pv 
g^oe. 


total. 


U 


15 


TATIOSS. 


Rez-de-chaussée. 


m. 

0,764 
0.7S4 
0,827 
0,639 
0,9U8 
0,908 
1,148 
0,942 
1,167 
1,157 
0,677 
0,428 


BI1.C.    )     BX. 

172 
171 
188 
144 
2U6 
2()6 
261 
210 
262 
264 
153 
96 


2333 


Les  gatnes  in- 
diquées par  des 
numéros  impairs 
sont  du  côté  du 
jardin. 


Premier  étage. 

0,788 
0,846 
0,701 
0,370 
0,716 
0,739 
1,078 
0,844 
0,737 
0,858 
0,875 
0,750 


178 
194 
160 
84 
162 
167 
245 
201 
166 
194 
200 
167 


2118 


Deuxième  étage. 

1,263 
1,142 
0,54 


0,34 

1,065 

1,03 
0,587 
0,581 
0,815 


288 
260 
121 
100^ 
90* 
78 
243 
239* 
235 
132 
130 
183 


2099 


Volume  total  et  moyenne 6550 


42,87 

40,49 

41,50 
44,50 

29,98 

61,16 


68,301  Ml  y  avait  al- 
Iternaiivementre- 
foulement  et  aspi- 
ration dans  les 
gaines.^  Les  vo- 
lumes indiqués 
comme  évacués 
ne  sont  qu'hypo- 
thétiques. —  Si 
on  les  supprimait 
le  volume  éva- 
cué par  lit  et  par 
heure  serait  de 

37,00  34-,6, 


26,92 


52,61 
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328.  Conséquences  des  résultats  précédents,  —  La  première 
conclasion  que  Ton  peut  tirer  de  ces  résultats,  c*est  que  le 
27  avril  1861,  quand  la  machine  marchait  à  50  tours  en  T, 
le  volume  total  d'air  vicié  qui  était  évacué  des  salles  du  pa- 
villon, était  égal  à  6550  mètres  cubes  d'air  ramenés  à  zéro  ; 
ce  qui  pour  le  nombre  de  177  lits  correspondrait  k  37  mètres 
cubes  d'air  par  heure  et  par  lit 

Mais  Tobservation  ayant  montré  qu'au  deuxième  étage  il  se 
produisait  par  plusieurs  bouches  d'appel  des  rentrées  d'air, 
il  y  a  lieu  de  retrancher  du  volume  ci-dessus  les  429  mètres 
cubes  qui  leur  correspondent,  de  sorte  que  le  volume  réelle- 
ment évacué  se  réduit  à  6121  mètres  cubes  à  15^  ou  à  34""%60 
par  heure  et  par  lit. 

Ces  chiffres  se  rapprochent  beaucoup  de  celui  de  39"*%72 
qui,  d'après  les  mêmes  observateurs,  était  introduit  le  même 
jour  par  l'action  combinée  de  l'aspiration  et  du  ventilateur 
et  en  confirme  l'exactitude* 

389.  ExpérierkCe  comparative  sur  les  volumes  dCair  évacués 
quand  le  ventilateur  fonctionne  et  quand  U  est  arrêté.  —  L'on 
doit  aussi  aux  mêmes  observateurs  des  expériences  qui  per- 
mettent de  déterminer  la  part  proportionnelle  du  ventilateur 
dans  l'effet  général  obtenu  à  un  jour  donné. 

Les  résultats  obtenus  sont  consignés  dans  le  tableau  sui- 
vant : 
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nPfRISmXS  C(»PARATiyBS  SDB  LSS  TOLUSBS  l>*int  CVACOÉS 
QUAHD   LX  TSHTILATEIJB  FONCnOKHS  ET  QUAND  IL  BT  ABiltnf. 


LB  yehthjltedr  habchant  à  50  locRS  en  1'. 


£E  TiarnLATBnx 
SB  lUKBAirr  rA&, 


SITUATION 


d'ordre 

deftgatoM 

à  partir 


Pavillon  r  1 
8UU.  (2 
1 
3 
5 
T 
2 
4 
6 


Grande 
salle. 


PaTillon  f    1 
6  au.    (2 


d'air 

IWB6M 

àiéra. 


tBMrÉAATCEB 


Inté- 


15«0  / 


Ixtérieure. 


▼OLums 
dTatr 

éfacnéa 
ramenés 

à 


9*  3  jardins 


7*9  cour, 

A  6  h.  1/4 

du  matin. 

Temps 

calme. 


192 
320 
160 
204 
228 
210 
210 
229 
341 
261 
171 
171 


TBHPtaATCKB 


Inté- 
rnore. 


17»  0 


17»  5 


Exlérieme. 


13*0 


Commeiicé 
à     * 

.  8  h.  1/2. 


4195 


Total, 
i  -r^y  =  23  m.c.  70  par  Ut. 


2697 


330.  Observations  sur  ks  risultaU  des  expériences  précédentes 
de  MM.  Leblanc  et  Ser.  —  Les  résultats  de  ces  expériences  in- 
diquent d*abord  qu*au  jour  des  observations,  le  volume  d*air 
total  évacué  des  diverses  salles  du  pavillon  de  l'hôpital  Nec<- 
ker,  chauffé  et  ventilé  par  l'appareil  du  D' Yan-Hecke,  était, 
quand  le  ventilateur  ne  fonctionnait  pas,  égal  à  2697  mètres 
cubes  par  heure,  et  que,  quand  le  ventilateur  fonctionnait, 
il  était  de  4195  mètres  cubes  par  heure. 

Mais  il  y  a  lieu  de  remarquer  que,  dans  le  second  cas, 
c'est-à-dire  quand  le  ventilateur  fonctionnait,  les  expériences 
ayant  été  faites  le  matin,  Texcès  moyen  de  la  température 
intérieure  sur  la  température  extérieure  était  de 


14«  — 8%5  =  5«,4 
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tandis  que  dans  le  second,  où  le  yentilateur  était  arrêté,  les 
expériences  ayant  été  faites  dans  l'après-midi,  cet  excès  n'é- 
tait que  de 

17*,25—  13*,50=3S75. 

Or,  Tune  des  lois  les  mieux  établies  par  la  théorie  et  par 
Texpérience,  nous  apprenant  que  les  vitesses  d'évacuation 
sont  entre  elles  comme  les  racines  carrées  des  différences 
des  températures  intérieures  et  extérieures,  pour  ramener 
ces  résultats  à  des  différences  égales  de  température,  il  faut 
augmenter  le  second  dans  le  rapport  de 

)/bii?  à  v^âiTS  ou  de  1  à  0,79. 

Par  conséquent,  si  la  différence  des  températures  avait  été 
la  même  dans  le  deuxième  cas  que  dans  le  premier,  le  vo- 
lume d'air  évacué  aurait  été  pour  le  deuxième  cas  de 

-— -  =  3415  mètres  cubes  en  une  heure, 
u,  /y 

Le  volume  d'air  évacué  quand  le  ventilateur  marchait, 

ayant  été  trouvé  égal  à  4195  mètres  cubes  en  1  heure,  la 

différence  ou  780  mètres  cubes  est  la  part  que  l'on  peut 

attribuer  au  ventilateur  d/ms  l'effet  total  ;  ce  qui  revient  à 

780  780 

TT^r =0, 1 86  du  volume  total  de  l'air  évacué  ou  à  rr^ = 4"'«,40 

par  heure  et  par  lit. 

Ce  résultat  se  rapproche  beaucoup  de  celui  que  j'ai  obtenu 
par  la  comparaison  analogue  que  j'ai  faite  à  l'hôpital  Lan- 
boisière,  et  qui  a  indiqué  pour  la  part  proportionnelle  du 
ventilateur  à  palettes  planes  les  0,15  du  volume  d'air  total 
évacué. 

n  convient  d^ajouter  que  les  expériences  précédentes  ayant 
été  faites  au  printemps,  alors  que  la  température  extérieure 
différait  peu  de  celle  de  Tintéricur,  l'action  de  l'appel  par  des 
cheminées  isolées  était  loin  d'avoir  l'énergie  qu'il  acquiert 
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natarellement  par  un  temps  plus  froid  et  qu'on  peut  lui  don- 
ner facilement  par  des  dispositions  couTenables. 

351.  Comparaison  des  volumes  dTair  introduits  dans  ta  ga- 
lerie souterraine  et  dans  les  salles.  —  Les  expériences  du  27 
aTril  1861,  indiquent  que  le  volume  d'air  admis  dans  les 
salles  et  dans  les  dépendances  du  pavillon  était  de  8630  mè- 
tres cubes,  la  machine  marchant  à  47  ou  49  tours  en  i';  celles 
des  14  et  21  mai  ont  montré  qu'à  la  vitesse  de  51  tours  il 
entrait  dans  la  galerie  souterraine  en  moyenne  10457  mètres 
cubes  par  heure. 

Il  s'ensuit  donc  que  le  volume  d'air  qui  arrive  dans  l'inté- 
rieur est  moindre  que  celui  qui  passe  à  l'entrée  des  conduits 
dans  le  rapport  de  8630  à  10457  environ  ou  de  1  à  0,825. 

Cette  perte  qui  doit  résulter  du  léger  excès  de  pression  que 
produit  le  ventilateur  dans  les  conduits,  est  beaucoup  moin- 
dre que  celle  observée  à  Lariboisière,  ce  qui  tient  à  ce  que 
la  pression  produite  par  le  ventilateur  à  hélice  est  très- 
faible. 

S32.  Conséquences  générales  des  expériences  de  MM.  Leblanc 
et  Ser  sur  les  appareils  établis  à  t hôpital  Neàterpar  le  D'  Yamr 
Hecke.  —  £n  résumé  les  expériences  de  ces  deux  ingénieurs 
montrent  : 

1*  Que  le  volume  d'air  à  15®  qui  le  14  et  le  21  mai  1861, 
passait  dans  le  conduit  souterrain  principal  à  la  vitesse  de 
51  tours  de  la  machine  en  l^  était  en  moyenne  de  10457  mè- 
tres cubes,  ou  de  59  mètres  cubes  par  heure  et  partit,  et  non 
de  21000  mètres  cubes  ou  de  118"*%6  par  heure  et  par  lit, 
comme  l'a  cru  H.  Grassi. 

2<'  Que  le  volume  d'air  introduit  dans  les  salles,  ramené  à 
la  température  de  zéro,  était  le  27  avril  1861  de  39"-«,72  par 
heure  et  par  lit,  et  non  de  117  comme  l'a  pensé  le  même 
observateur.; 

3«  Que  ces  différences  considérables  tiennent  an  mode 
d'observation  défectueux  employé  par  M.  Grassi. 
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4»  Que  le  volume  d*air  vicié,  évacué  des  salles,  le  même 
jour  27  avril  1861,  a  été  de  34~'%60  à  37  mètres  cubes  au 
plus  par  heure  et  par  lit. 

5<»  Que  même,  quand  l'excès  de  la  température  intérieure 
des  salles  sur  celle  de  Fair  extérieur  n*était  que  5^,4,  la  part 
proportionnelle  du  ventilateur  à  la  vitesse  de  50  tours  de  la 
machine  en  V  n'était  que  0,186  deTefret  total. 

6»  Que  les  pertes  d'air,  qui,  sous  la  très-faible  pression 
produite  par  le  ventilateur,  se  Taisaient  dans  les  conduites 
réduisent  le  volume  d'air  admis  dans  les  salles  aux  0,825  en- 
viron de  celui  qui  pénètre  dans  le  conduit  souterrain. 

Asile  impérial  du  Vésinet* 

333.  Expériences  sur  les  appareils  de  chauffage  à  Fair  chaud 
eî  de  venHlation  par  insufflation.  —  Description  sommaire.  — 
L'asile  impérial  du  Yésinet,  consacré  aux  femmes  convales- 
centes, se  compose  de  plusieurs  corps  de  bâtiment. 

Pour  y  assurer  le  service  du  chauffage  et  de  la  ventilation, 
mais  malheureusement  après  que  les  constructions  étaient  à 
peu  près  terminées,  le  ministre  de  l'intérieur  a  traité  avec  la 
société  Yan-Hecke  et  G**,  qui  y  a  établi  des  calorifères,  dont 
le  nombre  s'est  successivement  élevé  à  cinq,  et  un  ventila- 
teur, mû  par  une  petite  machine  à  vapeur  dont  la  force  peut 
être  évaluée  à  2  chevaux.  Ces  circonstances  défavorables  ont 
pu  obliger  le  constructeur  de  ces  appareils  à  des  dispositions 
moins  convenables  que  s'il  avait  été  complètement  libre. 

La  machine  à  vapeur  et  le  ventilateur  sont  placés  au  centre 
du  pavillon  d'administration,  et  doivent  servir  à  refouler  dans 
tous  les  bâtiments  et  à  tous  les  étages,  par  des  canaux  sou- 
terrains, l'air  qui  est  aspiré  dans  les  cours. 

Cet  air  arrive  dans  des  caves  ouchambres  à  air  où  sont  établis 
des  calorifères  composés  chacun  d'une  cloche  en  fonte,  et  de 
tuyaux  de  chaleur  ou  de  fumée  en  tOle,  et  qui,  sur  trois  faces 
sont  isolés  dans  ces  chambres.  Deux  orifices  d'appel  et  d'in- 
troduction d'air,  égaux  en  sections  à  ceux  des  canaux  sou- 
vent. I.  32 
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terrains  venant  da  Tentilateur,  ont  été  nltérienremeat  prati- 
qués à  droite  et  à  gaoche  du  foyer,  et  amènent  de  TdJr  dans 
la  chambre  des  calorifères,  qui,  en  service  ordinaire,  se 
trouve  ainsi  alim^itéc  par  l'aspiration  que  provoque  la  cha- 
leur développée  par  les  calorifères  et  par  l'action  du  ventila- 
teur, auquel  on  attribue  une  grande  part  des  efiEets  de  venti- 
lation. 

Des  canaux  souterrains,  dirigés  dans  l'axe  des  bAtimenfs, 
conduisent  l'air  des  chambres  des  calorifères  sous  les  mors 
de  refend,  dans  lesquels  sont  pratiqués  des  conduits  verti- 
caux. 

Cet  air  arrive  ainsi  dans  les  salles  de  chaque  étage,  et  cha- 
cun de  ces  conduits  est  partagé  en  trois  parties,  dont  une  par 
étage.  A  leur  débouché,  qui  est  à  hauteur  du  plancher  des 
salles,  et  dans  les  parois  verticales  des  murs  de  reteoé ,  ces  con- 
duits présentent,  à  droite  et  à  gauche,  des  ouvertures  égales 
qui  permettent  à  Fair  de  se  répandre  dans  l'une  on  dans 
l'autre  des  deux  salles  contiguës.  Ces  ouvertures  circulaires, 
partagées  en  secteurs,  sont  garnies  de  registres  ou  pa(ttllons, 
que  l'on  peut  ouvrir  ou  fermer  plus  ou  moins  à  volonté. 

Des  cheminées  d'évacuation  de  l'air  vicié  sont  pratiquées 
dans  les  murs  de  Ihce  ;  une  ou  deux  pour  chaque  salie  et 
chaque  élage. 

Ces  cheminées  débouchent  dans  les  greniers,  au  niveau  du 
plancher,  sous  le  toit,  et  les  jours  qui  existent  naturellement 
entre  les  chevrons  et  le  sonmiet  des  murs  n'ont  pas  été 
bouchés. 

Tel  est  Tensemble  du  système  de  chaufEage  et  de  ventilation 
qui  a  été  établi  par  le  docteur  Van-Hecke  à  l'asile  du  Yésînet 
Je  passe  sous  silence  quelques  disposUions  de  détail,  en  me 
réservant  d'en  parler  lorsqu'il  y  aura  lieu. 

Des  rapports  adressés  à  l'administration  et  plusieurs  notices 
publiées  ayant  altribué  à  ces  appareils  une  supériorité  consi- 
dérable sur  ceux  que  l'on  employait  auparavant,  j'ai  été  con- 
duit, en  1860,  à  l'occasion  des  projets  présentés  pour  le  palais 
de  justice,  à  examiner  les  résultats  qu'ils  avaient  produits  à 
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rhdpital  Beaujon,  à  rhôpîtal  Necker  et  à  l'asile  du  Vésinet. 
Cet  examen,  ainsi  que  tous  les  renseignements  que  j'arais 
recueillis,  soit  seul,  soit  avec  mes  confrères  MM.  Rayer  et 
Pelouze,  auprès  des  directeurs,  des  médecins  et  des  sœurs, 
ne  m'ayant  pas  paru  confirmer  les  éloges  donnés  à  ces  appa- 
reils, j*ai  dû  exprimer  mon  opinion  à  ce  sujet,  et  je  Tai  fait 
dans  le  rapport  qui  a  été  adressé  par  la  commission  que  pré- 
sidait M.  Dumas*,  et  qui  avait  à  juger  les  projets  présentés 
pour  le  palais  de  justice. 

Peu  de  temps  après  la  remise  de  ce  rapport,  qui  avait  été 
imprimé  par  ordre  de  M.  le  préfet  de  la  Seine,  M.  le  ministre 
de  l'intérieur,  par  dépêche  en  date  du  5  octobre  1860,  m'a 
prié  de  présider  à  des  expériences  qui  seraient  faites  à  l'asile 
impérial  du  Vésinet  sur  les  appareils  de  chauffage  et  de  ven- 
tilation qui  y  avaient  été  établis. 

Dès  le  31  octobre,  je  me  suis  rendu  à  cet  asile,  que  j'avais 
déjà  visité  deux  fois,  et  je  l'ai  parcouru  de  nouveau  avec 
M.  Laval,  architecte  de  l'établissement  ;  mais  à  celte  époque, 
des  travaux  complémentaires  s'exécutaient  encore  aux  appa- 
reils, la  saison  n'était  pas  favorable  pour  des  expériences, 
et  je  dus  attendre  l'hiver. 

Pour  l'exénition  de  ces  expériences  j'ai  fait  appel  au  dé- 
vouement et  à  l'habileté  de  M.  Tresca,  sous-directeur  du  Con- 
servatoire des  arts  et  métiers  ;  nous  nous  sommes  rendus  au 
Vésinet  le  29  janvier  1861,  accompagnés  de  deux  jeunes  in- 
génieurs attachés  au  Conservatoire,  et  nous  y  avons  trouvé 
H.  Laval  et  M.  le  docteur  Van-Hecke. 

Je  vais  faire  connaître  en  détail  tous  les  résultats  de  nos 
observations,  et  en  déduire  les  conclusions  auxquelles  ils 
conduisent. 

554.  Expériences  sur  les  appareils  de  chauffage  et  de  ventilation 


*  Celte  commission  était  composée  de  MM.  Dumas,  membre  de  t^nstHnt, 
président;  de  Vieone,  premier  président  de  la  cour  impériale;  Chaix-d'Eft- 
Ange,  procureur  général  :  Pelouze,  membre  de  rinstitut;  Bayer,  id.;  Ca- 
ristie,  id.;  général  Morio,  id.,  rapporteur. 
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établis  par  te  docteur  Van-Hecke  à  Vasile  impérial  du  Yisinet. — 
Janvier  1861.  —  Pour  reconnaître  les  effets  des  appareils  de 
ventilation  et  distinguer  la  part  qui  pouyait  appartenir  à  la 
ventilation  naturelle  produite  par  Taspiratlon  et  réchauffe- 
ment de  Pair»  de  celle  qui  était  due  à  Faction  du  ventilateur, 
nous  avons  procédé  de  la  manière  suivante.  Il  ne  nous  était 
pas  possible  d'opérer  le  même  jour  sur  toutes  les  parties  du 
bâtiment»  ce  qui,  d'ailleurs,  eût  été  superflu,  et  nous  avons 
choisi  pour  rexpérimentation  le  pavillon  F,  dont  les  deux 
ailes,  perpendiculaires  Tune  à  l'autre,  contiennent  Fone 
quatre,  l'autre  trois  salles  à  chaque  étage,  et  comprennent 
ensemble  122  lits.  Ce  pavillon,  ses  corridors,  ses  escaliers  et 
autres  dépendances  sont  chauffés  par  un  seul  calorifère  placé 
à  80  mètres  environ  du  ventilateur.  L'air  arrive  dans  la 
chamhre  à  air  de  ce  calorifère  par  deux  ouvertures  en  com- 
munication avec  le  conduit  de  ventilation,  et  ayant  chacune 
0",50  sur  0"',60  ou0"'^,30  d'ouverture.  A  droite  et  à  gauche 
de  la  porte  du  foyer,  et  immédiatement  au-dessus  des  ouver- 
tures dont  on  vient  de  parler,  sont  ménagés  deux  autres  ori- 
fices d'introduction  de  Tair  par  lesquels  l'air  extérieur  peut 
librement  pénétrer  dans  la  chambre  à  air. 

Ces  ouvertures  auxiliaires»  ajoutées  depuis  la  première  in- 
stallation des  appareils,  sont  maintenant  habituellement  ou- 
vertes en  entier,  et  leur  existence  nous  a  permis  de  comparer 
aussi  exactement  que  possible  les  effets  de  la  ventilation  mé- 
canique à  ceux  de  la  ventilation  naturelle  ou  de  l'aspiration. 
A  cet  effet,  nous  avons  d'abord  fait  fermer  les  oriGces  auxi- 
liaires d'introduction  de  l'air  dont  il  vient  d'être  parlé,  afin 
d'observer  les  effets  de  la  ventilation  qui  se  produisait  par 
les  conduits  de  ventilation,  tant  par  l'action  du  ventilateur 
que  parcelle  de  l'aspiration  que  la  chaleur  développée  parle 
calorifère  détermine  dans  ces  conduits. 

Nous  avons  ensuite  fait  arrêter  le  ventilateur  et  ouvrir  les 
orifices  auxiliaires,  pour  reconnaître  les  effets  de  la  venti- 
lation qui  pouvaient  se  produire  sans  le  concours  du  venti- 
lateur. 
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Enfin  nous  avons  laissé  fonctionner  simultanément  le  ven- 
tilateur et  l'aspiration  développée  par  la  chaleur  pour  con- 
stater les  effets  de  ce  concours  des  deux  moyens. 

Pour  assurer,  autant  que  possible,  la  facile  arrivée  de  Tair 
dans  toutes  les  salles,  nous  avons  eu  soin  de  faire  tenir  toutes 
les  ouvertures  d'admission  ouvertes  en  plein,  et  de  même, 
pour  qu'aucun  obstacle  ne  génflt  l'appel  par  les  cheminées 
d'évacuation,  tous  les  meubles  qui  pouvaient  se  trouver  devant 
leur  entrée  en  ont  été  éloignés.  Les  fenêtres  de  toutes  les 
salles  sont  restées  fermées,  et  l'on  a  veillé  à  ce  que  les  portes 
ne  fussent  ouvertes  que  le  temps  nécessaire  à  la  circulation 
des  malades  seulement. 

Une  partie  des  grilles  qui  recouvrent  les  cheminées  avait 
été  enlevée  ;  mais  nous  n'en  avons  pas  moins  fait  des  obser- 
vations sur  tous  les  orifices  d'évacuation,  en  faisant  abstrac- 
tion de  la  présence  des  grilles  qui  y  étaient  restées.  L'obser- 
vation des  vitesses  d'écoulement  par  les  cheminées  centrales, 
qui  sont  bifurquées  à  leur  débouché  dans  le  grenier  par  suite 
de  leur  rencontre  avec  les  entraits,  et  dont  une  moitié  était 
recouverte  par  sa  grille,  tandis  que  l'autre  était  libre,  nous  a 
montré  que  la  vitesse  dans  la  partie  libre  était  en  général 
plus  grande  que  dans  la  partie  grillée,  et  comme  la  section 
de  passage  réel  y  était  aussi  plus  considérable,  il  s'ensuit 
qu'en  faisant  abstraction  de  la  présence  des  grilles,  nous 
avons  estimé  plutôt  trop  haut  que  trop  bas  les  volumes  d'air 
écoulés  par  les  orifices  recouverts  de  ces  grilles.  Gomme 
d'ailleurs  nous  avons  opéré  de  même  dans  les  trois  séries 
d'expériences,  les  résultats  n'en  sont  pas  moins  restés  très- 
comparables  entre  eux.  L'on  a  indiqué  dans  les  tableaux  par 
la  lettre  G,  placée  à  droite  des  surfaces  des  orifices,  ceux  où 
la  grille  avait  été  conservée. 

Dans  les  deux  premières  séries  d'expériences  l'on  a  observé 
à  tous  les  étages  et  sur  tous  les  orifices  d'évacuation  de  l'air 
la  vitesse  de  sortie,  ce  qui  a  permis  de  calculer  le  volume 
total  d'air  évacué  dans  chaque  cas. 

Pour  la  troisième  série,  l'heure  avancée  et  l'obscurité 
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n'ayant  pas  permis  d'opérer  sar  tons  les  orifices,  l'on  a  été 
obligé  de  se  contenter  de  faire  des  observations  sur  dix-neof 
de  ces  orifices  ;  mais  Ton  a  eu  soin  de  répartir  les  expériences 
sur  tous  les  étages,  et  spécialement  sur  toutes  les  grandes 
salles,  de  sorte  que  la  comparaison  des  résultais  obtenus  sur 
ces  orifices  dans  celte  série,  avec  ceux  qu'on,  avait  recueillis 
sur  les  mêmes  orifices,  dans  les  deux  autres  séries,  a  permis 
d'apprécier  les  rapports  des  effets  de  ventilation  dans  les 
trois  cas. 

Dans  toutes  les  séries,  les  mêmes  observateurs  et  les  mêmes 
instruments  ont  été  employés  aux  mêmes  cheminées,  de  sorte 
que  les  erreurs  personnelles  et  celles  des  instnunents  devaient 
se  trouver  identiques  dans  chaque  cas. 

Les  températures  dans  les  salies  ont  été  observées  sur  les 
thermomètres  à  alcool  placés  dans  les  salles,  et  dont  on  avait 
vérifié  la  concordance  suffisante  avec  de  bons  thermomètres 
à  mercure. 

La  température  de  l'air  affluent  dans  les  salles,  celle  de 
l'air  dans  les  cheminées,  dans  la  chambre  à  air  et  dans  les 
conduits  ont  été  déterminés  avec  des  thermomètres  à  mer- 
cure très-sensibles. 

L'anémomètre  tenu  par  M.  Lafon,  et  dont  les  indications 
sont  précédées  de  la  lettre  L,  a  pour  formule  : 

L.  V=0-,1392+0",08852N 

L'anémomètre  tenu  par  M.  Yillermé,  et  dont  lés  hidicatkms 
sont  précédées  de  la  lettre  Y,  a  pour  formule  : 

V.  V=0-,35+0-,084N. 

Tous  les  résultais  obtenus  dans  les  trois  séries  d'expériences 
sont  consignés  dans  le  tableau  suivant,  pour  Tintelligence 
duquel  il  est  bon  de  dire  que  certaines  salles  ont  deux  che- 
minées d'évacuation,  tandis  que  d'autres  n'en  ont  qu'une. 

Ces  tableaux  se  composent  de  deux  parties,  l'une  relative 
aux  observations  faites  sur  l'aile  gauche,  qui  se  termine  an 
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patilloD  A  da  plan  général,  Tautre  aux  observations  faites 
sur  Taile  droite  qui  s*arr6te  au  pavillon  F. 

Chacune  de  ces  parties  de  tableaux  comprend  trois  séries 
d'expériences. 

La  première,  exécutée  quand  le  ventilateur  fonctionnait 
seul  avec  le  concours  de  Taspiration  qui  pouvait  se  produire 
dans  ses  conduits  particuliers  débouchant  dans  la  chambre  à 
air«  &  droite  elà  gauche  du  calorifèr^^, 

La  deuxième  exécutée  quand  le  ventilateur  était  arrêté,  et 
que  les  orifices  auxiliaires  d'admission  de  l'air  dans  la  chap- 
bre  du  calorifère  étaient  ouverts,  et  qu'amsi  la  ventilation  se 
faisait  uniquement  par  l'appel,  qui  se  produisait  à  la  fois  par 
ces  orifices  auxiliaires,  ainsi  que  par  les  conduits  et  même 
par  la  cheminée  d'introduction  de  l'air  au  ventilateur. 

La  ti'olsième  série  contient  les  résultats  des  observations 
faites  quand  l'air  affluait  dans  la  chambre  à  air  par  les  orifices 
auxiliaires  et  par  faction  du  ventilateur. 

Dans  chacune  des  deux  premières  séries,  l'on  a  totalisé  les 
volumes  d'air  sortis  par  les  cheminées,  d'abord  par  galerie» 
puis  par  aile  de  bâtiment,  et  ensuite  l'on  a  ajouté  les  volumes 
partiels  pour  en  déduire  les  volumes  d'air  totaux  évacués  de 
ce  pavilloa. 
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18,5 

•• 

L 
V 
Y 

370 

180 

95 

•  •  •  • 

1  • 

0,65  0,75X0,15=0,1125 
0,82  0,80x0,15=0,1200 
0,88  0,75X0,15=0,1125 
0,68  0,40x0,29=0,1160 
0,62,0,40x0,21=0,0840 
95l0,49lO,35x0,2O=O,07Û0 


Totaux  par  galerie . 


10 


^  , 

L 

330 

0,62 

•  • 

Y 

380 

0,88 

,  . 

L 

410 

0,74 

15 

L 

334 

0.63 

18 

Y 

370 

0,08 

15 

V 

330 

0,83 

0,80X0,15=0,1200 
0,73x0,15=0,1095 
0,80X0,15=0,1203 
0,37X0,29=0,1075 
0,75x0,79=0,0798 
0,65X0,08=0,0520 


Totaux  par  galerie. 


ToTaux  GJ»éRaux  par  série  et  par  aile.. 


e-  r. 


5-:. 


45'^ 


c:  t. 

43.. 


4;'.>. 
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ÂlLE  GAUCHE. 


DEUXIEHS  SERIE. 


TROISIÈME  SÉRIE. 


ir  et  i*asplra 


17 
16 


I 

il 


L 
L 
V 
V 
L 
L 
L 
V 
Y 


e  s 


II 


458 
382 
335 
258 
160 
150 
155 
•73 
0 


?  =- 


i^ 


17 

L 

492 

15 

V 

200 

, , 

L 

552 

, 

L 

456 

14 

V 

350 

11 

V 

250 

19 

L 

418 

V 

440 

18 

L 

434 

•  • 

L 

350 

V 

405 

14 

V 

370 

0,^81 
0,70 
0,84 
0,73 
0,37 
0,36 
0,37 
0,46 
0,00 


0,86 
0,64 
0,95 
0,81 
0,86 
0,72 


0,75 
0,99 
0,78 
0,65 
0,94 
0,89 


yOLUHBS 

d'ftir 
écoalés 

«r. 


lit. 

36,45 
31,50 
46,20 
32,85 
16,65 
16,20 
55,80 
87,67 

0,00 


273,32 


96,75 
76,80 
106,87 
93,96 
72,24 
50,40 


497,02 


90,00 
108,41 
93,60 
69,75 
75,00 
24,28 


483,05 


1253,39 


Ttapératir* 


i 
î 


19,5 

i9*,5 

16 
18,5 


18 
15,5 
20 
19,5 


19,5 
19,5 
16 
18,5 


18 


II 

"S 


1  8 

"S      fi 

H 

as  5 


424 
450 
450 


390 
235 


488 
463 


a   s 


TOLums 
d'air 

éCOQlët 

en  1". 


0,76 
0,80 
1,05 


0,71 
0,70 


0,85 
1,02 


lit. 
34,20 
36,00 
55,55 


79,78 
84,00 


102,00 
111,60 
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Q^AMEH  CMPAIATIF 

ASILE  IMPÉMAL  II 

KxKRnwcBS  faî:z^ 

AilE  3M01TE. 

PREMIÈRE  SÉRIE. 

■«• 

des 

siTMiaos 

To, 

«nt 

■rt 

M 

3    * 

ftlHlSi^OWà 

TvLCtLî 

galeries 

et 
deréugt. 

des 

MUes. 

J 

• 

1 

e 

y 

_5 

II 

il 

^5 

il 

et 

sectioûi  dcB  orifices. 

^1 

esi'- 

• 

m.         8).         m. 

iiL 

L 

IOf/0.44 

0.30x0,21=0.0630 

G 

T  -î 

Oalerie 

6 

17 

L 

2:W0.4fl|0.3iX0.2l  =  0,U7i4 

G 

3:  r 

S»^ 

L 

284î  0.i»6:0. 2^x0,1 9=^ ,0">32 

0 

-i.  - 

Marie. 

L 

230  0.37  0,ïIÏxlO,  19=0. 0-S3Î 

ft 

1*5  , 

V 

IW  0,63  0,3ÛxO.ÏO=«.0600 

G 

X  * 

Rez-      ' 

5 

V 

t  (vi .  0 ,  (lO  !  n ,  3<lxo .  îO;=<ï  .ckjoo 

G 

:if 

de- 

Y 

3r>8  0,8810,30x0, 18=<) ,0540 

0 

■il . .. 

chaussée. 

V 

300,0,79  0,30x0,20=0:0600 

G 

4" .  .- 

Paierie 
Cécile. 

4 
8 

•  • 

L  1  4(>4|0,«2|0,32X0,18=0,0676 

G 

4:.:j 

Totaux  par  gala 

rie 

îi:.4i 

17 

1    V 

200;0,64 

0,35X0,îl=e,0735 

G 

4:.'^ 

7 

18,5 

L 

354  0,66 

0,64xO,21=D,]344 

G 

^^   -. 

1    L 

326  0,62 

0,63X0,19=0,1197 

G 

*  4 .  - 1 

6 

16 

i    "^ 

305  0,80 

0,68x0,20=0,1360 

G 

lO'^."*' 

!•  étage. 

Gïlerl# 

1    V 

211  0,66 

0,70x0,20=0,1400 

G 

&-:.. 

5 

Corridor 

B 

i5,i> 
11,5 

1     L      252  0,51J 

0,38X0,18=^0504     G 

2o,:u 

Totaut  par  gaJei 

M,*    , 

Ui^  • 

IT 

1    V 

3651 

0.88 

O.40XO.2J  ==0,0840 

G 

>,    -.. 

S'*- 

7      ' 

19 

!    l 

'jy^ 

i},b7 

0,01x0,2^^=0,1382 

G 

T-i      '" 

lfjirl>)A 

(    i- 

32k 

i}J^i 

0.6HX0J9-0J2&2 

0 

J  ■ 

6 

ih 

\    V 

Ï'JK 

iLm 

il, 67X0,18=0,1206 

G 

..., 

2*  étage. 

Corridor 

TOTJ 
TOTJ 

V 

2m 

0,64 

U,*iXO, 20=^,1208 

G 

> 

ii 

h      4321 

D.7t| 

0,34xO,n=Û,8578 

G    , 

4    4 

iui  par 

TûUur  par  gtlen 

«»,,. 

40*...:. 

s^rie  et  par  a 
BAUX  par  «éri 

lie...,.,, 

e*.,,.„ , ,,„  , 

leoi/'i 

ï3*4,-4j 
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AILE  DROITE. 

DEUXIÈME  SÉRIE. 

TROISIÈME  SÉRIE. 

. 

—■-■■*—'•            1 

mfin 

i 
î 

1 

tin 

1 
1 

« 

il 
H 

•8 

S  i 

II 
II 

9 

^  S 

II 

TOLOHtS 

•ni". 

T«,in 
1 

Un 

u 

I 

• 

si 

B  s 

§  i 

1  g 

• 

ii 

II 

▼OUHBS 

éOOQlM 

■0 

• 

•a 

•o 

•0 

t 

• 

m. 

lit. 

• 

• 

• 

m. 

Ut. 

7.5 

•  • 

L 

200 

0,43 

27,09 

L 

192 

0,36 

25,7 

• .  • 

• . 

L 

133 

0,53 

23,56 

16 

16 

L 

368 

0,53 

37,30 

.. . 

L 

312 

0,60 

31,92 

• .  •  • 

14 

•  • . 

•  • 

L 

130 

0,53 

17,55 

V 

170 

0,60 

36,0 

S 

, , 

V 

105 

0,54 

32,40 

13 

• . 

f . . 

.. 

V 

140 

0,56 

33,60 

V  • 

0,00 

0,00 

0,00 

•  f  • 

•  • 

V 

0 

0,00 

0,00 

• . 

.. . 

•  • 

V 

0 

0,00 

0,00 

' 

i 

17 

L 

396 

0,72 

41,47 

..IV    1    413  1  0.95 

10,5 

307,59 

69,83 

j;i 

17 

•L 

320 

0,61 

81,92 

19.5 

18 

L 

313 

0,60 

80,64 

17 

L 

342 

0,64 

76,61 

17 

L 

376 

0.54 

64,64 

i,Q 

15 

V 

320 

0,82 

111,92 

\i]i 

15 

V 

340 

0,30 

95,30 

.. 

V 

405 

0,94 

131,60 

.  •  •  • 

, , 

V 

343 

0171 

»,4 

.  •  • 

•  • 

L 

315 

0,45 

23,68 

1,5 

11,5 

17 

494,32 

•  • 

V 

410 

0,90 

75,60 

9" 

18 

L 

302 

0,58 

74,36 

18 

16 

L 

340 

0,64 

43,59 

•  •  • 

16 

L 

284 

0,55 

71,06 

.... 

17 

L 

310 

0,44 

58,85 

s 

.. 

V 

222 

0,68 

82,01 

15 

, , 

V 

243 

0,71 

85,63 

.. 

•  . 

V 

220 

0,68 

88,04  11  .... 

• . 

V 

340 

0,70 

89,60 

6'" 

..   l  L 

445  1  0,79 

45,66 

435,73 

1137,54 

3390,98 

1 

^^^ 
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555.  Examen  des  résultats  consignés  dans  le  tableau  préeéderU. 
—  Les  résultats  contenus  dans  ce  tableau  sont  intéressants 
et  très-concluants;  nous  les  examinerons  dans  Tordre  de 
leur  importance,  au  point  de  vue  des  conséquences  que  Ton 
peut  en  déduire  pour  Fart  de  la  ventilation. 

556.  Effets  comparatifs  de  Vaction  des  ventilateurs  insuf- 
flants et  de  la  ventilation  due  à  Vaction  de  la  chaleur.  —  Dans 
la  première  série  d'expériences  Faction  du  ventilateur  et  celle 
de  l'aspiration  que  provoquait  par  la  cheminée  d'introduction 
dans  les  conduits  souterrains  et  dans  les  cheminées  d'évacua- 
tion, réchauffement  de  l'air  par  le  calorifère,  concouraient  à 
produire  la  ventilation  totale  qui  s'est  élevée  à  2"'-<',38494  par 
seconde. 

Dans  la  2*  série,  le  ventilateur  étant  arrêté  et  les  orifices 
auxiliaires  ménagés  à  droite  et  à  gauche  du  fourneau  étant 
ouverts,  la  ventilation  n'était  due  qu'à  l'aspiration  que  pro- 
duisait réchauffement  de  l'air  par  le  calorifère.  Le  volume 
total  d'air  évacué  par  toutes  les  cheminées  s'est  élevé  à 
2"%39093.  Ce  dernier  volume  étant  presque  exactement  le 
même  que  le  précédent,  l'on  peut  conclure,  sans  crainte  d'er- 
reur, que,  dans  les  circonstances  de  l'expérience,  l'aspira- * 
tion  due  à  l'action  du  calorifère  seul  produisait  presque 
exactement  les  mêmes  résultats  que  l'effet  combiné  du  ven- 
tilateur et  de  l'aspiration. 

Il  convient  d'ailleurs  de  faire  remarquer  que,  pendant  les 
expériences  où  le  ventilateur  était  arrêté,  l'aspiration  par  la 
cheminée  d'introduction  de  Tair  et  par  les  conduits  généraux 
de  ventilation  continuait  à  se  faire  avec  une  grande  énergie, 
ce  qui  montre  que  cette  aspiration  n'est  pas  due  à  la  seule 
action  du  ventilateur  et  fait  voir  que,  dans  un  système  qui 
fonctionnerait  seulement  par  appel,  l'on  pourrait  très-bien, 
si  on  le  jugeait  utile,  amener  l'air  nouveau  à  introduire  dans 
les  salles  au  moyen  d'une  cheminée  prenant  cet  air  à  une 
certaine  hauteur  au-dessus  du  sol.  C'est  ce  qui  résulte  d'ail- 
leurs aussi  des  observations  faites  à  l'hôpital  Lariboisière, 
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ainsi  qu*on  Ta  déjà  fait  remarquer.  L'exemple  de  l*hdpital  de 
Guy  à  Londres  est  encore  plus  concluant.  (Voir  chap.^I,  n""  90.) 

837.  Comparaison  des  résultats  obtenus  dans  chaque  aile.  — 
Siy  au  lieu  de  comparer  les  résultats  généraux  et  totaux  ob- 
servés dans  le  pavillon  composé  de  deux  ailes,  nous  voulons 
mettre  en  regard  ceux  qui  sont  relatifs  à  chacune  des  ailes 
séparément,  nous  arriverions  exactement  aux  mêmes  con- 
séquences. 

En  effet,  les  tableaux  nous  fournissent  les  résultats  sui- 
vants : 


JULV  GÀUCHB. 


1**  série.  Le  ventilateur  fonctionnant  seul,  volume  total  évacué..    1183*'*, 90 
!{•  série.  L'aspiration  fonctionnant  saule,  volume  total  évacué. . .    1253  ,39 
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1"*  série.  Le  ventilateur  fonctionnant  seul,  volume  total  évacué. .    1201   ,90 
V  série.  L'aspiration  fonctionnant  seule,  volume  total  évacué.. .    1137   ,54 

Les  différences  dans  les  résultats,  toujours  très-faibles, 
tantôt  en  plus,  tantôt  en  moins,  sont  He  Tordre  des  erreurs 
inévitables  dans  de  semblables  recherches,  et  les  résultats 
partiels  s'accordent  avec  les  résultats  généraux  pour  montrer 
que  la  ventilation  due  à  Taction  de  Faspiration  produit  les 
mêmes  effets,  quand  elle  agit  seule,  que  quand  elle  a  pour 
auxiliaire  le  ventilateur. 

538.  Effets  de  la  ventilation  par  Faction  simultanée  du  venti* 
lakur  et  de  l'introduction  directe  de  Fair  dans  la  chambre  à  air, 
—  Ainsi  que  nous  Favons  dit,  cette  troisième  série  d'expé- 
riences n'a  pas  été  étendue  comme  les  autres  à  toutes  les 
cheminées  d'évacuation,  mais  comme  elle  a  été  faite  sur  dix- 
neuf  de  ces  cheminées,  qui  sont  au  nombre  total  de  qua- 
rante-deux ou  environ  sur  la  moitié  du  nombre  total  des 
cheminées  et  sur  toutes  les  grandes  salles,  il  est  facile,  en 
comparant  les  résultats  obtenus  dans  les  trois  séries  d'expé- 
riences sur  ces  dix-neuf  cheminées,  d'en  tirer  des  conclu- 
sions utiles. 
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A  cet  effet,  nous  avons  extrait  des  tableaux  généraux  da 
ir  534,  et  réuni  dans  le  tableau  suivant  les  résultais  relatifs  à 
ces  cheminées  et  nous  j  avons  totalisé  les  volumes  d*aîr  éva- 
cués dans  chaque  série. 

TABLEAU  COMPARATIF  DES  RESULTATS  DES  EXPÉRIENCES   FAITES 
AU  VÉSnfET  LE    S9   JANVIER    DANS  LE  PAVILLON  F. 


DÉSIGNATION 

DBS   GALERIES 
ET  MVMiftOS  DES  SALLES. 

VOLUME  d'air  ÊCOOLé  EH  1'. 

f»  8<atK. 

L«    TenliUleur 

funciionne 

seul. 

9«iÉaiB. 

L'aspiration 
fonction  0  9 

seule. 

System. 

1^  ▼enlilstfar 
et    r:is(Mntior. 

foiictit'nQtrnt 
simuluoément 

Galerie  Stc-aoUlde...    '"• 

Galerie Sle -Elisabeth..  |J-'- 
Galerie Ste-Félicilé....  }.]••• 

Totaux  pour  l'aile  gauche. 

6... 

Galerie  Sle-Marie ^;-- 

(5!*.! 
.7... 

Galerie  Ste-Cécik \" 

6.".! 
7.... 

Galerie  Sainte-Marthe. .    î"  '  * 

Totaux  pour  Taîle  droite. . 
Totaux  généraux  par  série. . 

AaE  GAUCHE. 

lit. 
39,1s 
32  .85 
02,80 
73,13 
98,40 
74,40 
93,36 

lit. 

36,4S 

31,50 
46  .20 
96,75 
76,80 
90,00 
108,40 

lit. 
34,» 

36,00 
55,55 
79,78 
85,00 
102,00 
111,69 

464,09 

446,10 

AILS  DROITE. 

503,22 

34,27 
29,79 
37,80 
47,52 
88,71 
74,21 
108,10 
92,40 
73,07 
80,11 
83,21 
81,92 

23,56 

31,92 

32,40 
00,00 
81,98 
76,61 
111,52 
131,60 
74,36 
71,06 
82,01 
87,04 

29.70 
27,20 
36,00 
•    00,00 
80,64 
64,64 
95,20 
99,40 
43,99 
51,8» 
85,63 
«9,60 

831,81 
1299,90 

804,06 
1290,16 

706.45 
1209,67 

550.  Conséquences  des  résultats  amtenus  dans  le  tableau  pré' 
cèdent.  —  En  résumant  les  résultats  ci-dessus  Ton  reconnaît 
que  le  volume  d*air  sorti  par  les  dix-neuf  cheminées  a  été  : 
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l»  Dans  la  première  série,  Yentilation  mécanique       lit. 
aidée  par  Taspiration  natnrelle  à  travers  les 
conduits  généraux  de 1295,90 

S»  Dans  la  deuxième  série,  ventilation  due  i  la 
senle  action  de  la  chaleur  par  les  conduits  gé- 
néraux et  par  les  orifices  latéraux  du  fourneau 
de 1290,16 

a*  Dans  la  troisième  série,  ventilation  mécanique 
aidée  par  l'aspiration  naturelle  à  travers  les 
conduits  généraux  et  par  les  orifices  latéraux 
du  fourneau  de • 1209,67 

Volume  moyen 1265,24 

Ces  trois  résultats,  presque  identiques,  montrent  de  nou- 
veau que  rinfluence  du  ventilateur  sur  le  volume  d*air  éva- 
cué par  les  cheminées  est  sensiblement  nulle. 

340.  Conséquence  générale  des  trois  séries  (T expériences,  — 
11  résulte  donc  de  cette  comparaison  des  résultats  obtenus 
dans  ces  trois  séries  une  seconde  confirmation  complète  de 
l'opinion  que  j'avais  émise  dans  le  rapport  de  la  commission 
chargée  d'examiner  les  projets  de  ventilation  présentés  pour 
le  palais  de  justice,  que,  dans  la  plupart  des  cas,  l'action  de 
l'aspiration,  convenablement  réglée  et  déterminée  par  des 
appareils  de  chauffage  bien  proportionnés,  suffit  pour  pro- 
duire les  effets  de  ventilation  nécessaires,  et  qu'il  n'y  a  aucun 
avantage  à  recourir  à  Tusage  des  ventilateurs  insurflants. 

Quant  aux  propriétés  spéciales  que  M.  Van-Hecke  attribue 
à  son  ventilateur,  il  fallait,  pour  les  apprécier,  des  expé- 
riences directes  que  nous  ne  pouvions  faire  au  Yésinet. 

Mais,  plus  lard,  en  1861,  j'ai  fait  exécuter  au  Conserva- 
toire des  expériences  comparatives  sur  des  ventilateurs  de 
diverses  formes.  Les  résultats,  insérés  dans  les  Annales  du 
Conservatoire  (n»  6,  septembre  1861),  ont  montré  que  les 
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ventilateurs  à  hélice  sont  très-inférieurs  à  ceux  qui  ont  des 
ailes  planes  ou  des  ailes  courbes. 

541 .  Rapport  entre  les  volumes  éTair  irUroduUs  dans  la  ehamf 
bre  à  air  et  les  volumes  sortis  des  salles.  -^  Outre  les  expérien- 
ces dont  on  vient  de  parler,  nous  en  avons  fait  d'autres  pour 
détermineri  autant  que  cela  était  possible  dans  de  semblables 
circonstances,  les  volumes  d*air  qui  étaient  introduits  dans 
la  chambre  à  air  et  les  comparer  aux  volumes  d*air  sortis 
des  salles,  afin  de  reconnaître  le  rapport  qui  pouvait  s'établir 
entre  ces  volumes. 

A  cet  efTet  l'on  a  opéré  pendant  la  deuxième  et  la  troisième 
série  d'expériences,  en  observant  les  vitesses  d'introduction 
de  l'air  dans  la  chambre  i  air  par  les  deux  débouchés  des 
canaux  généraux  de  ventilation  et  par  les  deux  orifices  auxi- 
liaires ouverts  à  droite  et  à  gauche  du  foyer.  Ces  quatre  ori- 
fices avaient  à  très-peu  près  la  même  section,  et  en  pénétrant 
dans  la  chambre  à  air  l'on  a  pu,  malgré  la  température  de 
32«  qui  régnait  dans  la  partie  supérieure,  faire  les  observa* 
tions  avec  soin.  Les  résultats  de  ces  expériences  sont  consi- 
gnés dans  le  tableau  suivant. 
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Mfi.  Examen  des  résultats  consignés  dans  ce  tableau.  —  Les 
résultats  que  Ton  vient  de  faire  connaître  sont  importants  à 
plus  d'un  point  de  vue. 

La  valeur  des  volumes  totaux  d*air  introduits  dans  la 
chambre  à  air  montre  d'abord  que,  pour  Tintroduclion  de 
l'air  dans  la  chambre  du  calorifère,  le  ventilateur  n'a  guère 
plus  d'influence  que  pour  Tensemble  de  la  ventilation  puis- 
que raspiralion  seule,  même  dans  les  conditions  très-défayo- 
rables  dans  lesquelles  elle  agissait  en  partie,  a  produit  un 
volume  d'air  de  1"  «,3044  qui  est  les  0,84  du  volume  intro- 
duit par  l'action  simultanée  du  ventilateur  et  de  l'appel,  et 
le  résultat  aurait  encore  été  plus  favorable  à  l'action  de  l'ap- 
pel, si  les  orifices  latéraux  avaient  été  suffisamment  grands 
pour  dispenser  d'en  laisser  arriver  j)ar  les  conduits  du  vaiti- 
lateur. 

C'est  ce  qui  est  rendu  évident  dans  la  deuxième  série 
d'expériences  faites  avec  Tappel  seul  par  la  diSérence  des 
volumes  introduits  par  les  orifices  latéraux  qui  ont  été  de 
0"%5I53  et  0"  %4950;  tandis  que  ceux  qui  sont  passés  par 
ks  orifices  venant  du  ventilateur  n'ont  été  que  de  0°'*%1441 
Ct0"^%l500. 

343.  Rapport  du  volume  iair  introduit  dans  la  chambre  à  air 
uu  volume  total  évacué  par  les  cheminées.  —  Le  volume  total 
introduit  par  l'appel  seul  a  été  de  1»*%3044  en  l",  tandis  que 
dans  les  mêmes  conditions  de  température  intérieure  et  ex- 
térieure, le  volume  d'air  évacué  par  les  cheminées  avait  été 
trouvé  (2*  série,  n"  333)  égal  à  î^^SQOQ;  le  rapport  de  ces 
deux  volumes  égal  à 


1.3044      ^^,^ 

=s  0.546 

^.3909 


montre  que,  dans  le  i^villon  où  les  expérieaces  ont  été  fai- 
tes, malgré  l'attention  que  l'on  a  toujours  eue  de  yeillcr  à  la 
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fermeture  des  portes  et  des  fenêtres,  l'air  introduit  par  la 
circulation  naturelle  s'est  élevée  à 

2-«,3909  —  1"-S3044=1-<',Û855 

par  seconde,  ou  à 

1.0855  ^,^^ 
-i— --=0,455 
2,3909        ' 

du  volume  d'air  total  évacué  par  les  cheminées.  Ce  résultat, 
qui  montre  sous  un  autre  point  de  vue  toute  riniluence  de 
la  ventilation  produite  par  les  difEérences  de  température, 
est  d'ailleurs  d'accord  avec  ce  que  nous  avons  observé  à 
l'hôpital  Lariboisière  sur  les  pavillons  ventilés, par  appel. 

544.  Influence  de  la  disposition  respective  des  conduits  ou  des 
courants  d'air.  —  Dans  celles  des  expériences  précédentes  où 
Ton  opérait  par  appel  seul,  la  facilité  de  l'introduction  de 
l'air  par  les  oriRces  latéraux  assurait  au  courant  d'air  qui  les 
traversait  une  prépondérance  que  nous  avons  déjà  signalée. 
Mais  quand  le  ventilateur  agissait,  le  courant,  qu'il  aidait  de 
son  action,  diminuait  beaucoup  l'entrée  de  l'air  par  les  ori- 
fices latéraux  en  augmentant  un  peu  la  pression  dans  l'in- 
térieur de  la  chambre,  et  comme  le  volume  total  introduit 
n'était  guère  accru,  il  s'ensuivait  que  l'action  du  ventilateur 
était  presque  pins  nuisible  qu'utile;  mais  en  outre  cette  cir- 
<€onstance  montre  que  le  volume  d'air  qui  peut  arriver  dans 
«me  semblable  chambre  ne  crof  t  pas  toujours  proportionnel- 
lement au  nombre  de  scanaux  d'affluence ,  quoiqu'il  y  ait 
d'ailleurs  avantage  à  exagérer  un  peu  leurs  dimensions. 

34tt.  Observations  sur  les  calorifères,  ^  Les  appareils  de 
chauQage  établis  par  H.  Yan-Hecke  se  cooaposent  d'une  clo- 
che en  fonte  placée  directement  au-dessus  de  la  griUe  et  de 
tuyaux  en  tôle  pour  la  circulation  de  la  fumée.  L'ensemble  se 
trouve  isolé,  du  moins  sur  trois  de  ses  côtés,  dans  l'intérieur 
de  la  chambre  et  loin  de  ses  parois;  la  cloche,  même  quand 
Je  feu  est  modéré,  est  chauffée  au  rouge,  ainsi  que  nous  l'a- 
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Yons  observé  le  19  janvier,  et  il  doit  en  être  de  même  d^ooe 
partie  des  tuyaux  quand  il  fait  très-froid.  Nous  devons  dire 
cependant  que  le  jour  de  nos  expérimentations  la  tempéra- 
ture, dans  la  ctiambre  à  air,  n'était  que  de  20^  en  bas  et  de 
32*  dans  les  parties  supérieure,  tandis  que  dans  les  salles  elle 
était  en  moyenne  de  16  à  19*.  Mais  quand  il  fait  très-froid  il 
doit  en  être  tout  autrement. 

Les  tuyaux  en  tôle  peuvent,  il  est  vrai,  se  diviser,  quant  à 
la  circulation  de  la  fumée,  en  deux  groupes  distincts  présen- 
tant des  développements  inégaux  qui  permettent  d'envoyer 
cette  fumée  dans  la  cheminée  d'évacution  après  un  parcours 
plus  ou  moins  long,  selon  que  l'on  veut  échauffer  l'air  à  une 
température  plus  ou  moins  élevée. 

Hais  l'emploi  de  la  tôle  pour  les  tuyaux  de  fumée  a  été  de- 
puis longtemps  abandonné  par  tous  les  bons  constructeurs  de 
calorifères,  parce  que  la  tôle  se  brûle  facilement  Thiver  et 
s'oxyde  surtout  l'été  pendant  que  les  appareils  ne  fonctionnent 
pas  et  qu'il  en  résulte,  outre  les  frais  de  réparations,  des 
chances  d'incendie  dangereuses.  Parce  dernier  motif  surtout, 
il  me  semble  que  l'on  n'aurait  pas  dû  admettre  l'emploi  de 
ces  tuyaux  en  tôle. 

346.  De  la  distribution  de  la  chaleur  dans  les  salles.  —  Lors 
des  expériences  du  29  janvier  1861,  nous  avons  constaté  avec 
soin  la  température  de  l'air  affluent  dans  les  salles  et  celle  de 
*  ces  salles  elles-mêmes.  L'air  extérieur  était  à  9*  au-dessus  de 
zéro  ;  le  chauffage  était  donc  facile  et  pouvait  être  modéré. 
Aussi  avons-nous  trouvé  généralement  qu'à  son  arrivée  dans 
les  salles  l'air  avait  une  température  de  22*,  et  que  celui  des 
salles  était  à  18  ou  19%  ce  qui  dépasse  le  degré  nécessaire. 
Cette  température  était  d'ailleurs  à  très-peu  près  uniforme 
dans  toutes  les  salles,  et  celle  des  corridors  variait  de  10  à 
11*.  C'est  ce  que  constate  le  tableau  suivant  : 
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TEBfPBRATURES  0BSXRV£ES  DANS  LES  SALLES  DU  PAVILLON  F 
DE  L^HOSPICE  DU  YÊSINET. 


CALEftlC  SÀmTI-CLOTILM. 

CALnw  sAisrrB-piLiGtTi. 

Rec-de-cbâoisée. 

1« 

étage. 

2*  étage. 

Il 

1 
2 
3 
4 

Il 

II 

6 
6 
6 
3 

21 

TUPÉKA 

ci 

rvass 

4 

c 

t 
12 

iî 

1 
2 
3 
4 

II 

H 

6 
6 
6 
3 

TEMPÉRAI 

rcais 

• 
12 

2| 

1 

2 
3 
4 

II 

6 
6 
6 
3 

TKMPtRA' 
^1 

rcRss 

«S 

• 
10,5 

19«.5 
19»,  5 
16P,0 
18»,  5 

18»,0 
15^,5 
20»,  0 
19»,  5 

18»,  0 

J9>,  5 
19*,  5 

» 

18*,  4 

21 

18»,  25 

21 

19»,  0 

CALBRIB  UISm-MARn. 

GALUIB  SAinn-CiCILB. 

GALERIE  SAIIITB-MARTHt. 

Res-de-chausiée 

• 

f  étage. 

)•  étage. 

4 
5 
6 

9 
9 

1 

17%& 
I4V5 
16*,5 

t 
10 

5 
6 

? 
8 

1 
9 
9 

1 

20 

17%  0 
17%  5 
19»,  0 
19*,  5 

t 
U,5 

5 
6 

7 
8 

1 
9 

9 

1 

20 

15%  0 
18»,  6 
19»,  0 

t 
11 

le»,  2 

18*,  2 

n«,3 

Nombre  des  UU,  aUe  gauche,  63;  aile  droite,  59;  total,  122  lits. 

Pour  noas  éclairer  sur  les  dispositions  à  Taide  desquelles 
M.  Yan-Hecke  était  parvenu  à  réaliser  une  semblable  unifor- 
mité de  température,  que  nous  regardions  comme  assez  re- 
marquable pour  mériter  notre  attention,  d'autant  plus  qu'en 
1859  Ton  était  loin  de  l'avoir  obtenue,  nous  avons  été  forcé 
de  faire  pénétrer  dans  la  chambre  à  air  nos  collaborateurs 
pour  chercher  à  connaître  les  dispositions  des  galeries  de 
ventilation  et  des  tuyaux  de  prise  et  d'ascension  de  l'air.  L'on 
y  a  aussi  observé  une  disposition  ingénieuse  spécialement 
applicable,  il  est  vrai,  à  des  cas  analogues  à  celui  qui  nous 
occupe. 

Après  notre  visite,  M.  Laval,  architecte  de  l'établissement, 
a  en  Tobligeance  de  nous  procurer  le  dessin  de  cette  dispo- 
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sition  dont  un  des  éléments  principaux  est  représenté  dans^ 
la  figure  de  la  page  319,  et  que  nous  allons  chercher  à  dé- 
crire. 

347.  Description  des  galeries  inférieures  de  distribution  de  Fair 
Oiaud.-^  Ainsi  que  nousrayonsdit,rairéchaufféaucontatctet 
par  la  radiation  des  parois  du  calorifère  se  répand  dans  la 
chambrede  cet  appareil,  qui  y  est  presque  complètement  isolé, 
et  par  suite  de  l'arrivée  continue  d*air  frais ,  il  s*établU  dans 
cette  chambre  des  couches  d*air  à  des  températures  crois- 
santes et  très-différentes  depuis  le  sol  jusqu'à  la  voûte. 

Deux  galeries,  partant  de  la  chambre  à  air,  un  peu  au- 
dessus  de  son  sol,  se  dirigent  vers  l'axe  longitudinal  des  ailes 
gauche  et  droite  et  sont  destinées  à  conduire  l'air  chaud  dans 
toute  la  longueur  de  ces  ailes.  L'intrados  des  voûtes  de  ces 
galeries,  qui  ont  O'^jlb  de  largeur  dans  œuvre  est  de  niveau 
sur  toute  leur  longueur;  leur  sol,  ou  radier,  a  une  rampe 
ascendante  de  0",035  par  mètre,  à  partir  de  la  chambre  à 
air;  de  sorte  que  la  hauteur  sous  clef,  qui  est  à  Vorigine  pour 
Taile  gauche  de  2°>y00,  n'est  à  Fextrémité  sous  la  salle  n"*  4 
que  de  0",96.  A  leur  passage  au-dessous  des  murs  de  refend 
ces  galeries  communiquent  avec  trois  conduits  verticaux,  qui 
répartissent  Tair  dans  les  salles  correspondïtntcs.  Mais  lors 
de  la  première  mise  en  activité  des  appareils,  la  Ibcilité  plus 
grande  d'accès  que  l'air  trouvait  vers  les  conduits  et  les  salles 
les  plus  voisines  du  calorifère  occasionnait  des  différences 
très-considérables  dans  les  températures  et  dans  les  volumes 
d'air  répartis  dans  les  salles,  de  sorte  que  les  plus  éloignées 
ne  recevaient,  à  certaines  époques,  que  peu  on  peint  de  cha- 
lenr» 

M.  Yan-Hecke  a  cherché  depuis  à  remédier  i  ce  dé&nt  par 
la  disposition  suivante. 

L'inégalité  de  température  de  l'air  daas  la  chambre  à  air, 
dont  la  partie  supérieure  est  à  32%  tandis  que  la  partie  voi- 
sine du  sol  n'est  à  peu  près  qu'à  la  température  de  20*,  se 
propageait  immédiatement  dans  les  galeries  où  des  diffëren- 
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ces  analogues  se  produisaient  aussi  et  étaient  évidemment 
Tune  des  causes  principales  de  celles  que  Ton  observait  dans 
la  répartition  de  la  chaleur  dans  les  salles. 

Pour  corriger,  autant  que  possible,  ce  défaut,  M.  Van- 
Hecke  a  établi  au-dessous  de  chaque  mur  de  refend  des  dis- 
positions qui  ont  pour  but,  et,  à  certaines  époques,  pour 
effet,  comme  nous  l'avons  déjà  constaté,  de  régulariser  beau- 
coup mieux  la  température.  Au-dessous  de  chacune  des  sé- 
ries de  tuyaux  ascendants  il  a  pratiqué  dans  les  conduits  un 
élargissement  de  0",17  de  chaque  côté  à  Torigine,  et  qui  se 
réduit  successivement  à  0"*,16  et  à  O^.IS  versTexlrémité.  Cet 
élargissement,  qui  règne  sur  toute  la  hauteur  du  conduit, 
offre  vers  le  bas,  à  droite  et  à  gauche,  des  orifices  horizontaux 
d'introduction  ou  de  passage  à  Tair  dont  les  dimensions  sont 
les  suivantes,  pour  l'aile  gauche,  par  exemple  : 


.    Salles  1  9  S  4 

Hauteur 0-   ,17  (T  ,16  G-  ,16  0"   ,15 

Urgeur 0     ,50  0     ,50  0     ,50  0     ,50 

Surfaces 0-S085  0-S085  0-S080  0-',075 


Au-dessus  de  ces  orifices  sont  placés  des  espèces  de  dia- 
Fig.  43.  phragmes  en  zinc  en  forme  de  voûte 

surbaissée,  qui  forment  de  chaque 
côté  avec  la  paroi  du  précédent  des 
canaux  latéraux  par  lesquels  Tair 
arrive  aux  conduits  verticaux. 
,,— ,yi  gm  ^-f- — I  La  figure  ci-jointe  représente  en 
%      L^         F  section  transversale  cette  disposition 

qui  a  les  résultats  suivants  : 
Au-dessous  du  premier  mur  de 
■  1   refend,  salle   1,   la  prise  d'air  ne 
permettant  que  l'accès  de  l'air  des 
-'  couches  situées  à  1  mètre  au  plus 
au-dessus  du  sol  et  à  1  mètre  au-des- 
sous de  Hntrados  horizontal  de  la  voûte,  l'air  qui  y  pénètre  se 
trouve  mêlé  d'air  relativement  frais  et  d'une  portion  d'air  chaud. 


^ } , 


n? 
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Aa-dcssous  du  second  mur,  la  prise  d'air  est  à  0^,70  en  con- 
tre-bas de  la  voûte;  au  troisième  mur,  elle  est  à  O^'ySO.etaa 
quatrième,  à  0",35.  Ces  ouvert^ires  admettent  donc  de  Tair 
pris  d'autant  plus  près  de  la  voûte  ou  dans  la  région  où  il  est 
chaud  qu'elles  sont  plus  éloignées  de  la  chambre  ;  mais  en 
même  temps,  par  l'effet  de  la  circulation,  le  mélange  des 
couches  de  différentes  températures  s'est  opéré  de  plus  en 
plus,  tandis  que,  d'autre  part,  l'air  le  plus  chaud  a,  dans  cer* 
tains  cas,  pu  se  refroidir  un  peu,  et  il  résulte  de  ces  causes 
concordantes  et  de  l'égalité  presque  complète  des  aires  de 
passage  pour  les  salles  n**  1,  2  et  3  de  l'aile  gauche  dont  nous 
parlons,  que  pour  le  cas  des  températures  modérées  d'hiver, 
les  volumes  d*air  et  les  températures  peuvent  être  assez  uni- 
formément  réparties.  Mais  il  ne.  s'ensuit  pas  nécessairement 
qu'il  en  puisse  être  de  même  en  tout  temps  et  surtout  par  de 
très-basses  températures  extérieures,  parce  que  les  caiorilè- 
res  devant  alors  fournir  beaucoup  plus  de  chaleur,  la  répar- 
tition des  températures  aux  différentes  hauteurs  de  la  cham- 
bre à  air  et  des  galeries  pourrait  être  tout  autre,  et  que,  dès 
lors,  des  inégalités  très-sensibles  pourraient  s'établir  entre 
les  températures  des  diverses  salles.  Les  hauteurs  auxquelles 
il  convient  de  prendre  l'air  dans  ce  dispositif  dépendent  donc 
de  circonstances  variables,  et  quoiqu'il  permette  de  régula- 
riser assez  bien  les  températures  à  un  même  étage,  il  y  a  des 
circonstances  où  il  serait  nécessaire  de  modifier  ces  hauteurs. 
C'est  ce  qu'il  serait,  du  reste,  assez  facile  de  fkire,  en  adap- 
tant aux  diaphragmes  en  zinc  de  petites  ventelles  mobiles. 

Les  résultats  des  observations  de  températures  faites  dans 
l'hiver  de  1860-61  par  M.  le  directeur  de  l'asile  et  relatés 
plus  loin  montrent  en  effet  que  si,  dans  l'aile  gauche  du 
pavillon  F,  les  températures,  quoique  parfois  trop  basses, 
ont  été  assez  uniformes  à  un  même  étage,  il  n'en  a  pas  été 
à  beaucoup  près  de  même  dans  l'aile  droite,  où  il  a  fait  gé- 
néralement trop  froid,  et  dont  les  salles  les  plus  éloignées  du 
calorifère  ont  été  beaucoup  moins  bien  chauffées  que  celles 
qui  en  étaient  plus  rapprochées. 
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L'on  peut  se  demander  si  Tinégalité  de  température  qui 
s'établit  dans  les  chambres  à  air  et  aux  conséquences  de  la- 
quelle le  dispositif  que  Ton  vient  de  décrire  a  pour  objet  de 
remédier,  et  qui  sont  le  résultat  de  la  grande  capacité  de  la 
chambre  et  de  l'isolement  du  calorifère  des  parois  de  cette 
chambre,  est  en  définitive  avantageuse  ou  nuisible. 

EMe  crée,  comme  on  vient  de  le  voir,  une  difficulté  assez 
grande  à  Tuniformité  de  température  des  salles;  mais,  d'une 
autre  part,  l'isolement  du  calorifère  a  pour  effejt  que  si  une 
partie  de  l'air,  celle  qui  s'est  le  plus  échauffée  par  le  contact 
des  surfaces  métalliques  portées  au  rouge,  a  pu  éprouver 
quelque  altération,  le  reste,  qui  n'est  chauffé  que  par  le 
rayonnement  de  l'appareil  et  par  un  mélange  incomplet  avec 
la  première  portion,  doit  avoir  conservé  son  humidité  et  sa 
pureté  naturelle;  de  sorte  que  le  mélange  qui  se  fait  ultérieu- 
rement n'est  pas  aussi  insalubre  qu'il  l'aurait  été,  si  le  calo- 
rifère avait  été  entouré  de  plus  près  par  les  parois  de  la 
chambre.  Celte  dernière  opinion  n'a  rien  d*improbable,  et  si 
elle  était  tout  à  fait  exacte,  l'isolement  des  calorifères  à  air 
chaud  serait  peut-être  un  moyen  de  diminuer  les  inconvé- 
nients qu'on  leur  reproche  avec  raison. 

Nous  devons  faire  observer  que  la  forme  donnée  par 
M.  Yan-Hecke  à  son  diaphragme  en  zinc  et  la  manière  dont 
il  est  placé  produisent  une  inégalité  très-sensible  dans  le  vo- 
lume d'air  qui  pusse  par  le  conduit  vertical  du  milieu  de  cha- 
que mur  de  refend,  lequel  alimente  le  rez-de-chaussée.  Ces! 
ce  dont  il  est  facile  de  se  rendre  compte  par  l'examen  du 
profil  représenté  précédemment,  et  c'est  aussi  ce  qui  expli- 
que comment,  dans  toutes  nos  expériences,  les  volumes  d'air 
évacués  par  les  cheminées  des  galeries  du  rez-de-chaussée 
n'ont  été  que  les  0.70  à  0.75  environ  de  ceux  qui  étaient  ex- 
traits des  deux  autres  étages,  malgré  l'avantage  que  la  hau- 
teur de  la  cheminée  d'évacuation  devait  au  contraire  donner 
à  ces  galeries.  Mais  cet  inconvénient  serait  facile  à  corriger 
en  supprimant  une  partie  des  cloisons  inférieures  en  briques 
de  ce  conduit  central. 
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Malgré  ce  que  cette  disposition  offre  d*ingénieux  et  le  suc- 
cès qu'elle  obtient  pour  des  températures  modérées  de  Pair 
extérieur  qui  n'obligent  pas  à  chaufTer  trop  fortement  rairdc 
la  chambre  du  calorifère,  Ton  ne  parvient  pas  à  obtenir  dans 
les  salles  et  dans  les  corridors  ou  galeries  des  températures 
convenables  lorsque  le  thermomètre  descend  de  plusieurs 
degrés  au-dessous  de  zéro.  Dans  le  cours  de  Thiver  1860-61, 
il  est  arrivé  souvent  que  la  température  de  certaines  salles 
n'a  pu  être  élevée  au-dessus  de  six,  huit  ou  neuf  degrés  au- 
dessus  de  zéro,  et  que  celle  des  galeries  ou  promenoirs  n'é- 
tait en  même  temps  que  de  un  degré  et  demi,  deux  degrés 
et  demi  à  trois  degrés;  ce  qui  était  certainement  bien  insuf- 
fisant pour  des  femmes  convalescentes  et  pour  des  salles 
destinées  à  des  nourrices  et  à  des  enfants  nouveau-nés.  C'est 
ce  qui  est  d'ailleurs  constaté  dans  les  tableaux  suivants  rele- 
vés par  les  soins  de  M.  le  directeur  de  l'asile. 
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TBBCPÉRATURES  OBSERVÉES  BN  JAWVÎEn    1861   DANS   LES  SALLES  ET  LES 
CORRIDORS  DU  PAVILLON  F  DE  l'aSILE  DU  VÉSINET. 


AILE  GAUCHE. 


9 
15 
16 


6ALERIS 

SAINTE -CLOTIL!)!. 
Kez-de-<  haussée. 


8S 


TfcMPEH 

§8 
|2 

S 

2 

*^ 

S 

•o 

1 

!?• 

2 

16 

3 

11 

4 

16 

1 

14 

2 

13 

3 

10 

4 

11 

1 

14 

2 

12 

3 

10 

4 

10 

2,5 


GALERIE 

SAINTE -eus  A  BETB 

Premier  éia^p. 

tkmpekatcre 


2=i 


IS- 
IS 
19 
18 
16 
17 
21 
14 
17 
18 
19 
12 


83 


8* 


GALERIE 
SAINTE-FÉUaTÉ. 
Deuxième  éi 


15« 
16 
15 
16 
16 
16 
15 
14 
16 
16 
14 
12 


5» 


1,5 


matin       14* 
midi  7 

soir  9 


matin 

midi 

soir 

matin 


12 
5 

7 

12 


AILE    DROITE. 


GALERIE 
SAIN  TK -MARIE. 
Res-de-ch4n8»ée. 

t    ■  I  ■■'■■    ' 

TKMPERATCKb 


£8 


15 


16 


13* 
15 
13 
16 

8 

9 

9,5 
12 

6 

9 
10 
13 


GALERIE 
SAlNTE-GftCILE. 
Pren.jer  rage. 

TEMPÉIlATl-RE 


H* 

14,5 

11 

16 

6 

7 

12 
16 

6 

8 
12 
17 


53 


GALERIE 
SAlNTK-MAI?rHE. 

Deuxièpieciage. 


•18 


TEMPERATURB 


12» 

10 
11 

15 

5 

5 
10 
16 

6 

6 
11 
14 


S 
8 


55 


matin       14* 
midi  7 

soir  9 


matin 

midi 

soir 

matin 
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Il  est  donc  bien  établi  que,  malgré  Taccroissement  suc- 
cessif da  nombre  des  calorifères,  les  moyens  de  chauffage 
sont  encore  insufDsanfs  pour  la  saison  d*hiyer,  puisque  dans 
certaines  salles  la  teillpérature  s*est  abaissée  à  six,  sept  et 
huit  degrés,  et  que,  dans  les  corridors  qui  servent  de  prome- 
noirs, elle  est  descendue  à  un  degré  cinq  dixièmes,  et  à  deux 
degrés  cinq  dixièmes. 

548.  Excès  de  température  de  Vair  affluent.  —  D'autre  pari, 
si,  pour  obvier  à  cette  insuffisance,  on  augmente  rintensité  du 
feu,  il  en  résulte  des  inconvénients  graves  qui  m*ont  été  si- 
gnalés dans  une  visite  que  j'ai  faite  le  31  octobre  1860  à 
l'asile. 

M.  le  docteur  Guionis,  médecin  de  rétablissement,  faisant 
sa  tournée  au  moment  de  mon  arrivée,  je  Tai  rencontré  dans 
une  des  salles  consacrées  aux  nourrices,  au  premier  étage; 
il  était  accompagné  de  deux  sœurs  et  de  ses  deux  aides.  —  n 
m'a  été  affirmé,  tant  par  les  femmes  convalescentes  que  par 
M.  Guionis  et  les  autres  personnes  présentes,  qu'il  arrivait 
souvent  que  les  femmes,  et  surtout  les  enfants,  dont  le  lit 
était  placé  près  des  bouches  de  chaleur  étaient  tellement  in- 
commodés par  la  haute  température  de  l'air  affluent,  que 
plusieurs  fois  l'on  avait  été  obligé  de  les  changer  de  place. 
Ce  fait,analogue  à  celui  qui  m'avait  été  antérieurement  signalé 
à  l'hôpital  Necker,  pour  des  appareils  du  même  constructear, 
justifle  pleinement  les  objections  faites  à  l'emploi  des  calori- 
fères à  air  chaud  ordinaires  dans  les  bApitaux,  où  il  im- 
porte, plus  que  partout  ailleurs,  que  l'air  affluent  soit  pur  et 
à  une  température  modérée. 

Enfin,  si  la  disposition  adoptée  par  M.  Van-Hecke  et  par 
laquelle  ses  calorifères  et  leurs  tuyaux  sont  complètement 
isolés  des  parois  de  la  chambre  à  air  et  de  toute  maçonnerie, 
permet  d'utiliser  de  suite  la  chaleur  qu'ils  développent  pour 
échauffer  rapidement  l'air  que  l'on  veut  envoyer  dans  les 
salles,  elle  offre  l'inconvénient  de  rendre  aussi  le  chauffage 
très-variable,  selon  l'activité  du  feu,  et  pour  peu  que  le  chauf- 
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feur  se  néglige,  ce  qui  ne  peut  manquer  d'arriver,  surtout  la 
nuit,  il  doit  y  avoir  des  alternatives  fréquentes  d'excès  et 
d'absence  de  chaleur. 

Toutes  ces  irrégularités  ne  se  présentent  pas  au  même 
degré  dans  les  hôpitaux  chauffés  à  l'aide  de  poêles  à  eau 
chaude  par  circulation  d'eau  ou  de  vapeur  quand  ils  sont  bien 
proportionnés;  Texpérience  a  prouvé  depuis  longtemps  que 
Ton  pouvait  en  toute  saison  régler  la  température  au  degré 
voulu  et  lui  donner  la  stabilité  désirable.  Par  tous  ces  motifs, 
je  ne  puis  donc  que  persister  dans  l'opinion  que  j'ai  émise  au 
sujet  de  l'emploi  des  calorifères  à  air  chaud  ordinaires  dans 
les  hôpitaux,  et  en  général  dans  tous  les  lieux  habités  où  le 
chauffage  doit  être  continué  avec  régularité  et  modération 
pendant  un  laps  de  temps  considérable. 

Mais  je  dois  ajouter  que,  dans  beaucoup  de  cas",  lorsque  les 
calorifères  à  air  chaud  sont  accompagnés  d'une  chambre  à 
air,  dans  laquelle,  à  l'aide  de  registres  convenablement  ma- 
nœuvres, on  peut  opérer  le  mélange  de  l'air  froid  et  de  l'air 
chaud,  de  manière  à  donner  à  l'air  nouveau  une  température 
modérée,  il  pourra  convenir  d'employer  ces  calorifères.  J'en 
donnerai  un  exemple  remarquable  quand  je  parlerai  des 
amphithéâtres. 

540.  De  révacuatUm  de  Pair.  —  L'on  a  vu  plus  haut  quels 
étaient  les  résultats  généraux  des  appareils  de  Yentilation 
établis  par  M.  Tan-Hecke;  mais  il  nous  reste  encore  à  exa- 
miner comment  les  volumes  d'air  évacués  sont  répartis  entre 
les  diverses  salies  d'un  même  étage  ou  des  différents  étages. 

L'air  afflue  dans  les  salles  par  des  cheminées  verticales 
pratiquées  dans  les  murs  de  refend,  et  qui  ont  à  droite  et  à 
gauche  leur  débouché  à  même  hauteur  dans  les  deux  salles 
séparées  par  un  même  mur.  Ces  ouvertures  circulaires  sont 
munies  d'un  registre  ou  papillon  de  même  forme,  que  l'on 
peut  tourner  à  la  main,  de  manière  à  découvrir,  ou  à  fermer 
en  partie  les  huit  secteurs  ménagés  dans  les  registres.  Il  en 
résulte,  il  est  vrai,  pour  les  malades,  la  facilité  de  modérer 
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la  chaleur  des  salles;  mais  ce  n'est  qu'aux  dépens  du  volume 
d'air  afDuent 

Getle  disposition,  qui  établit  une  conununicatioii  directe 
d'une  chambre  à  l'autre,  présente  des  inconvénients  et  apporte 
dans  certains  cas  un  trouble  complet,  ou  tout  au  noins  une 
grande  inégalité,  dans  la  ventilation. 

C'est  ce  que  nous  ont  montré  les  expériences,  ainsi  qu'on 
peut  s'en  assurer  par  l'examen  du  tableau  qui  en  conUent  te 
résultats 

Ainsi,  par  exemple,  tandis  que  dans  la  première  série,  où 
le  ventilateur  agissait  seul,  l'on  voit  que  dans  la  galerie  Sainte- 
Glotilde,  dont  les  salles  n<*  l^n""  2  etn^  3,  contiennent  chacune 
six  lits,  et  ont  deux  cheminées  d'appel,  il  a  été  évacué  par 
ces  cheminées. 


DÉSIGNITION 
918  SALLKI. 

namwn 

deUlt. 

VOLDMI  n'A» 

fouroi  en  l  '. 

ruurni  par 
heure  et  p«r  bu 

Salle  no  1 

6 
6 

Ut. 
72,00 
86,65 
38,15 

mx. 
43,20 
51,39 
22,89 

Salle  n«  2., 

Salie  n-  3 

Dans  la  galerie  Sainte-Elisabeth  on  a  observé  les  résultais 
suivants  : 


DÉSIGNATION 
DES  SALLES. 

NOMBEB 

de  liu. 

▼oumE  d'air 
fourni  en  1". 

parbeareet 
pwlît. 

Salles 

N*  2.... 
N-  3.... 

6 
6 

6 

Ht. 
73,13 
98,40 
99,60 
78,88 

4a,88 
69, 64 
59,40 
94,66 

Mais  le  lail  ie  plus  curieux  «t  qui  a  été  00D8taté4ans  ks 
deux  dernières  séries  d'expériences,  c'^eat  que»  malgré ia  libre 
ouverture  de  deux  cheminées  d'évacuation  de  la  salle  a*  S4e 
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la  galerie  Sainte-Marie  du  rez-de-chaussée,  qui  contient  neuf 
lits,  il  ne  s*y  est  fait  par  l'une  des  cheminées  aucune  évacua- 
tion  d*air  pendant  une  partie  de  la  journée,  et  que  les  orifices 
d'introduction  d'air  chaud  dans  cette  salle  ne  lui  fournissaient 
rien. 

n  est  de  plus  remarquable  que  toutes  les  salles  de  celte 
galerie,  malgré  sa  situation  au  rez-de-chaussée,  n'ont  fourni 
à  l'évacuation  qu'un  volume  d'air  bien  inférieur  à  celui  des 
salles  correspondantes  des  autres  étages,  et  cependant  les 
températures  n'y  étaient  guère  plus  basses  que  celles  des 
autres  salles,  puisque  l'on  y  a  fait  les  observations  suivan- 
tes: 


GALmil  SAITTS-MAHII. 

Re»<l«»cbaaf8ée. 


Salle  4. 
Saile  5. 
Salle  6. 


18* 
15 
17 


corridor 
lO" 


GALERII  SAIirrE-CtCILS. 

Premier  éiige. 


Salle  5.  15%  5 
Salle  6.  16  )0 
Salle  7.  18  ,5 
SaUe  8.  17  ,0 


corridor 
11*,5 


GALIRIC  SAHITK-MAaTn. 

Deuxième  étage. 


SaUe  5.. 
SaUe  6.. 
Salle  7.. 
Salie  8.. 


17* 
19 
15 


•corridor 
11» 


Il  suit  donc  de  ces  remarques,  que  nous  pourrions  multi- 
plier, que  le  renouvellement  de  l'air  dans  les  salles  est  très- 
irrégulièrement  assuré ,  et  que,  quand  certaines  salles  four- 
nissent à  l'évacuation  94""%66  pai*  heure  et  par  lit,  d'autres 
n'en  donnent  que  22"*s89,  et  quelques-unes  point  du  tout. 

Si  l'évacuation  de  l'air  à  un  même  étage  est  irrégulière,  on 
voit  qu'il  en  est  k  peu  près  de  même  en  prenant  les  résultats 
moyens  par  étage  et  par  Ut.  Ainsi,  en  réunissant  les  volumes 
d'air  évacués  à  chaque  étage  et  à  chaque  galerie  par  les  che- 
minées des  chambres  de  ces  galeries,  l'on  forme  le  tablera 
suivant  : 
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RiSUMÉ  DES  RÉSULTATS  DES  OBSERVATIONS  FAITES  LE  29  JAKnEB.  1861 
SUR  LES  EFFETS  DE  LA  VENTILATION  DANS  LES  SALLES  DU  BATIMERT 
F  DE  l'hospice  du  vésiNET. 


GALERIE  SAISITC-CLOTILDE 

Rei-de^bsussée. 


5 

i 


îi 


Volome  d'air 
évacué  en  1  heure. 


p«r  lit  et 
beure. 


Tutal. 


m.c. 
9CO,05 


m.c. 
45,71 


GALKMI  SAISrTK-tUSABSTH 

i«'éta^. 


•s 

2 


21 


Volanie  d'air 
évacué  en  1  heure. 


Total. 


m.c. 
1257,87 


par  lit  et 

par 
heure. 


m.c. 
59,90 


GALERIE  ftAOTK-FiuaTÉ 

2«étag^. 


Volume  d'air 
évacué  en  t  heure. 


21 


Total. 


m.c. 
1177,78 


■  lit  et 
par 


me 
56,09 


GALERIE  SAIKTE-MAaiE 

Rex-de-chauasée. 


19 


m.c. 
11S8,68 


m.c. 
62,56 


GALERIE  SAlilTE-CiCtLE 

!•'  étage. 


20 


roc. 
1572,70 


m.c. 
78,63 


GALERIE  SAIHTE-MARnE 

S*  étage. 


20 


m.c, 
1572,34 


m.c. 
78,61 


550.  Conséquences  de  ces  résultats.  —  L'examen  de  ce  ré- 
sumé, ainsi  que  celui  des  résultats  comparatifs  des  salles  d*un 
même  étage,  montrent  que  la  ventilation  n'est  pas  régulière 
par  salle  et  surtout  par  lit,  puisque  la  moyenne  pour  un  même 
étage  varie  de  45"",71  par  heure  et  par  lit  jusqu'à  78"-%63, 
et  que  d'une  salle  à  l'autre  d'un  même  étage,  elle  varie  aussi 
beaucoup. 

Malgré  leur  irrégularité  ces  volumes  d'air  évacués  seraient 
en  moyenne  suffisants  si  les  conditions  du  marché,  que  je 
ne  connais  pas,  avaient  fixé  les  volumes  d'air  à  extraire  des 
salles  à  30"'«  par  heure  et  par  lit. 

381.  Instabilité  de  la  ventilation.  —  Les  circonstances  que 
nous  avons  signalées  plus  haut  montrent  que  la  ventilation 
dans  les  différentes  salles  est  loin  d'être  régulière,  mais  elle 
a  en  outre  le  défaut  très-grave  d'être  très-peu  stable  et  sou- 
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mise  à  TactiOD  perturbatrice  des  vents.  Uisolement  des 
cheminées,  qui  débouchent  toutes  séparément  dans  les  gre- 
niers à  hauteur  de  leur  sol»  est  la  cause  de  ces  deux  inconvé- 
nients, que  j*ai  déjà  signalés  tant  pour  l'asile  du  Yésinet  que 
pour  rhOpital  Necker. 

Il  résulte,  en  effet,  de  la  faiblesse  et  de  rirrégularité  du 
tirage  de  ces  cheminées,  où  la  vitesse  n*est  en  moyenne  que 
de  0™,60  à  0",70  ou  1  mètre,  et  descend  souvent  bien  au- 
dessous  de  ces  valeurs,  que,  par  les  vents  violents  d'ouest  et 
du  sud-ouest,  Tair  est  refoulé  dans  les  salles.  Je  Tavais  cons- 
taté antérieurement  par  les  renseignements  pris  auprès  des 
femmes  convalescentes,  et  le  fait  m'a  été  de  nouveau  con- 
firmé, le  31  octobre  1860,  par  M.  le  docteur  Guionis,  médecin 
de  rhospice,  par  les  sœurs  et  par  les  aides  du  médecin,  qui 
m'ont  unanimement  déclaré  que  ces  rentrées  d'air  étaient 
parfois  assez  fortes  pour  qu'on  fût  obligé  de  faire  changer  de 
lit  les  malades,  qui  étaient  placées  près  des  bouches  d'appel 
de  l'air  vicié. 

Ce  défaut,  qui  tient,  ainsi  que  je  l'ai  dit,  à  la  faiblesse  de 
l'aspiration,  pourrait  être  corrigé  en  réunissant,  comme  je 
l'ai  indiqué,  tous  les  débouchés  des  cheminées  dans  des  con- 
duits qui  mèneraient  l'air  dans  une  cheminée  générale  d'ap- 
pel convenablement  construite  et  qui  devrait  être  chauffée, 
l'hiver,  au  moins  par  les  tuyaux  de  fumée  des  calorifères,  s'il 
est  encore  possible  de  modifier  les  dispositions  existantes.  Mais 
pour  la  ventilation  de  nuit,  si  nécessaire  l'été,  il  serait  indis- 
pensable de  recourir  à  des  dispositions  spéciales,  telles  qu'un 
foyer  ou  des  becs  de  gaz  auxiliaires. 

5S8.  Conclmions  générales.  —  En  résumé,  toutes  les  expé- 
riences dont  je  viens  de  faire  connaître  les  résultats,  et  qui 
ont  été  exécutées  avec  le  concours  de  M.  Tresca,  en  présence 
de  M.  Lâval,  architecte  de  rétablissement,  et  de  H.  le  docteur 
Van-Hecke  (pour  la  première  série),  prouvent  d'une  manière 
que  je  regarde  comme  incontestable  : 

V  Que  l'usage  d'un  ventilateur  pour  l'introduction  et  l'é- 

VENT.  I.  34 
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vacuation  de  Tair  dans  les  salles  est  complètement  inutile 
pendaui  la  saison  d'hiver^  alors  que  Ton  peut  utiliser  les  effets 
d'aspiration  que  produit  la  dilatation  de  Fair  ; 

2*  Que  dans  Fétat  actuel  des  dispositions  locales,  cet  appa- 
reil n'exerce  qu'une  très-faible  influence  sur  Tarrivée  de  l'air 
dans  la  chambre  des  calorifères,  et  que  Taspiration,  favorisée 
par  de  bonnes  dispositions,  y  ferait  seule  arriver  autant 
d*air; 

3**  Que  la  yentilation  est  irrégulière,  et  n*a  pas  la  stabQilé 
suffisante,  par  suite  de  Tabsence  d'une  cheminée  générale 
d*évacuation  convenablement  construite  et  chauffée; 

4*  Que  la  température,  bien  qu'uniformément  répartie 
lorsque  celle  de  l'air  extérieur  est  modérée,  n'est  pas  suffi- 
sante en  temps  d'hiver,  et  que,  dans  cette  saison,  l'air  affluent 
dans  certaines  salles  est  souvent  beaucoup  trop  chaud  ; 

5"*  Que  le  volume  d'air  fourni  et  évacué  n'est  pas  assez 
également  réparti,  et  que  parfois  la  ventilation  de  certaines 
salles  est  tout  à  fait  nulle,  ce  qui  tient  aux  communications 
directes  établies  k  tort  entre  les  salles  contiguês. 

D'une  autre  part,  les  expériences  de  MM.  Leblanc  et  Ser, 
exécutées  aux  mois  d'avril  et  de  mai  1861  à  l'hôpital  Necker» 
alors  que  la  température  extérieure  n'a  varié  que  de  8^  à  15% 
ont  montré  que,  quand  on  ne  chauffe  pas  les  calorifères»  les 
volumes  d'air  introduits  dans  les  salles,  ainsi  que  ceux  d'air 
vicié  qui  en  sont  évacués,  ne  s'élèvent  qu'à  36  ou  40"*«  par 
heure  et  par  lit,  et  que  le  ventilateur  ne  contribue  dans  ce  der- 
nier volume  que  pour  780  mètres  cubes  par  heure  ou  par  lit 

7R0 

— - =4"%40  par  heure  et  par  lit  ;  ce  qui  fait  voir  que  dans 

les  saisons  de  printemps  et  d'automne  l'effet  de  cet  appareil 
est  à  peu  près  insignifiant. 

Dans  ces  saisons  et  dans  l'été  l'évacuation  de  l'air  vicié  ne 
saurait  d'ailleurs  être  assurée  par  ces  appareils  qui,  par  con- 
séquent, sont  loin  de  satisfaire  au  but  principal  de  toute  ven- 
tilation hygiénique. 
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S«S5»  Comparaison  des  dépenses  annuelles  occasionnées  parles 
divers  appareils.  —  Après  avoir  cherché  à  délerminer,  aussi 
exactement  que  possible,  à  l'aide  des  documents  fournis  par 
différents  observateurs,  les  volumes  d*air  réellement  obtenus 
pour  la  ventilation  par  les  trois  systèmes  d'appareils  que 
nous  venons  d'examiner,  il  importe  de  se  rendre  compte  du 
prix  de  revient  de  ces  volumes  d'air.  Hais,  attendu  que  les 
effets  ne  sont  pas  les  mêmes,  et  que»  par  conséquent,  il  ne 
suffit  pas  de  comparer  la  dépense  par  lit  pour  ces  ventilations 
inégales,  il  faut  rapporter  la  dépense  annuelle  au  mètre  cube 
d'air  de  ventilation. 

Par  cette  expression  nous  entendrons,  dans  ce  qui  va  suivre, 
la  dépense  fhite  pour  obtenir  régulièrement  l'évacuation,  et 
par  conséquent,  l'entrée  d'un  volume  d'air  d*un  mètre  cube 
par  heure  pendant  toute  Tannée  et  pour  chaque  lit.  C'est  ce 
que  nous  allons  tAcher  de  faire,  à  l'aide  des  éléments  suivants, 
et  en  rappelant  que  les  dépenses  de  premier  établissement 
se  sont  élevées  pour  les  appareils  de  : 

M.  Thomas  et  Laurens  à. .     808  fr.  par  lit  *• 

M.  L.  Duvoirà 480       id. 

H.  Yan-Hecke  à 236       id. 

l'*  ESTIBIATION. 

534.  Prix  du  chauffage  par  les  appareils  de  ventHation  par 
insufflation  à  thôpital  Lariboisière.  —  La 
dépense  totale  de  l'année  1855  a  été  de. .       46  590  fr.  61 

M.  Grassi  pense  que,  pour  apprécier  la 
dépense  réelle  du  chauffage  et  de  la  ven- 
tilation, il  y  a  lieu  de  déduire  de  celte 

Areporter 46590fr.61 

*  L'on  a  prémdu  que  ces  ippareQt  auraient  pu  serrir  et  avaieiit  été 
faits  pour  les  deux  parties  de  l'kôpiul,  mais  cette  assertion  ne  pourrait 
s'appliquer  qu'aux  machines  à  Tapeur  et  aux  ventilateurs,  pour  lesquels 
elle  ne  serait  pas  même  exacte. 


^Tnme'  '«   u-ryiKises  les  «rncai  BEsi- 

lantA,.    - L  3C6  T.  ail 

2*  ierncs  les  bains — ..-      iî»jO        * 
î"  ieanfyje  ialifiantierre**'  13  JC3        » 

■è'  Zl  onomie  i  iire  «nr  Le 
îÂUin»    iâfS   .neimmutîss    et 

■inâriufcîirs  •^. «i  ^iT        • 

3t'nor  ies  ^niiiies  i  Lidoire.».       13  566  5r.  50 


Q  f^sîemit  ioQc  pour  jes  'iep#?ns«  an- 
lueilea a2  924fr.  II 

\(.iis.  Lins  .!eUd  premier'»  esilaiatloay 
M.  ijciàsA  X  aeziiizé  le  lenirooiuutede  fin- 
!er4l  'ia  «nouai  «iinnuiy^î  i  L'eia^iiLàbenient 
de»  innar'îlls,  «t  (ïii  i'*ist  élevé  i  ±^T  360  ûr^ 
dont  l'interit  et  i'imomâseinent  réunis  oe 
p#îuv^tnt  iirç  oîjmniés  à  moins  de  10  p.  100  : 
il  7  1  donc  lieu  <l'i|i}aLer  à  la  dépense  a»» 
nueile  ci-deââus^ 24  734        » 


Dépense  totale  annoefle 47  660Gr.  10 

Le  nombre  total  des  lits  étant  de  306,  la 
dépense  annaelle  par  lit  serait  donc^  «fa- 
près  cette  estimation  : 

Si  Ton  (ait  abstraction  des  intérêts,  de  •  7%  Gr.  91 

Si  Ton  tient  compte  des  intérêts,  de. . .  •  155      78 


•  àmnUt  dn^fjènt,  Iobks  T  et  TI,  page  }45w 

•*  Celte  énlaoUoQ  ptnlt  cngérét,  tl  U  dépcoat  at  toaUt  pM 
4000  fir. 

*^  Cette  autre  rédoetimi  perall  tOHi  trop  forte, 
Mlaire  de  ces  oorriers  f 'éière  à  4000  fir. 
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3*  ESTIMATION. 

Dans  une  autre  appréciation  qu*il  a  faite 
plus  tard,  en  se  basant  sur  des  données 
relatives  à  Tannée  1859,  et  qu'il  a  emprun- 
tées  à  H.  Trélat,  M.  Grassi  estime  ies  dé- 
penses des  mêmes  appareils  comme  il 
suit  : 

5 1 2 112  kilog.  de  houille  à  43  fr.  le  1000.  22  020  fr.  82 

Un  mécanicien 2  200       > 

Un  chauffeur 1200       » 

Entretien  des  appareils 5000       » 

Total  des  dépenses  annuelles. ...      30  420     82 

Intérêt  et  amortissement  du  capitaL ....       24  736       • 

Dépense  totale  annuelle 55 156  fr.  82 

D'où  il  résulterait  que  la  dépense  an- 
nuelle, par  lit,  serait  : 

En  faisant  abstraction  des  intérêts,  de*.  99  fr.  40 

En  tenant  compte  des  intérêts,  de 180     24 

Cette  estimation  nou»  semble  exagérée. 

3*  ESTIMATION. 

D*après  un  état  qui  nous  a  été  fourni  par  la  direction  de 
Thôpital  Lariboisière,  la  dépense,  pour  les  trois  pavillons  qui 
nous  occupent,  a  été^  en  1858,  savoir  : 

Personnel ". 5  775flp.    • 

653  990  kilog.  de  houille,  à 
43  fr.  les  1000 28121       57 

Réparations  et  entretien.. . .     1  50 1       » 

À  reporter 35  397  fr.  57    35397  fr.57 
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Report 35397fr.57 

Hais  il  y  a  lieu  d'en  retrandier,  pour  les 
senices  auiiliaires  soiTants  : 

1*  Cbaullage  de  la  comma- 
nauté 1336&r.50 

2*  Senrice  des  bains. ••  ».*^     a  500       » 

3*Buanderie* 4000       » 

7  836  fr.  50         7  836      50 

Dépense  annuelle 27561     07 

A  quoi  il  convient  d'ajouter  pour  inlërèts.      S4  736       > 

Dépense  annuelle  totale 52  297  fr.  07 

D'où  il  résulterait  que  la  dépense  an- 
nuelle, par  lit,  à  raison  de  306  lits,  serait  : 
En  Faisant  abstraction  des  intérêts,  de..  •  90  fr.  07 

En  tenani  compte  des  intérêts,  de 170     90 

4*  ssTiHÂnoif. 

L'administration  de  l'Assistance  publique,  dans  un  rapport 
adressé  à  H.  le  préfet  de  la  Seine,  à  la  date  du  3  février  1660, 
estime  la  dépense  annuelle  de  fonctionne- 
ment et  d'entretien,  par  lit,  à ; 101  fr.  90 

Mais  il  ne  paraît  pas  que  dans  cette  éva- 
luation elle  ait  fait  entrer  en  ligne  de  compte 
les  intérétset  ramortissementdu  capital,  qui 
s'élèvent  à  80  fr.  83  c.  par  lit,  à  raison  de 

A  reporter 101  fr.  90 


*  En  1854,  la  buanderie,  dont  le  service  te  foisait  à  part,  n'étaat  pas  des- 
servie  par  l'appareil  de  MM.  Thomas  et  Laurens,  on  a  consommé,  pour 
10  mois,  611  190  kilog.  de  hoaille,  soit  pour  12  mois &61190kil. 

Par  conséquent ,  le  service  de  la  buanderie  ne  doit  entrer 
dans  la  consommation  totale  de •  • 613990 

que  pour 92  800kfl- 

qui,  à  43  fr.  le  mille,  ne  coûtent  que  3990  fr. 
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Reparu 101fr.90 

24  736  fir.  pour  306  lit&  En  tenant  compte 

de  ces  intérêts ....««•«••« 80     83 

La  dépense  totale  annuelle,  par  lit,  serait 
de 182fr.73 

Cette  dernière  estimation  est  presque  exactement  celle  à 
laquelle  Tadministration  de  TÂssistance  publique  parait  s'être 
arrêtée,  dans  le  travail  qu'elle  yient  de  publier  sous  le  titre 
d'Études  sur  les  hôpitaux,  page  352,  et  qui  monte  à  185  fr. 
28  c. 

En  résumé,  les  estimations  que  nous  venons  de  détailler 
s'élèvent,  par  lit  et  par  an,  aux  chiffres  suivants  : 


Estimation  de  M.  Grassi 

Estimation  du  même  auteur 

Résultats  des  comptes  de  1858 

Estimation  de  P Administration  de  TAssis- 
tance  publique 

Moyennes 


INTÉRÊTS 

ET   AMOBTISSaKINT 
du  GSpiUl 


COHPtlS. 


fr.   C. 

155  78 
180  24 
170  90 

182  73 


172  41 


Noa  courais. 


fr.  c 
74  62 
99  00 
90  07 

101  90 


91  40 


Le  volume  d'air  fourni  pour  la  ventilation  par  ces  appareils 
étant  moyennement,  d'après  les  résultats  rapportés  précé- 
demment, de  TO"*"  par  lit  et  par  heure"",  il  s'ensuit  que  la  ven- 
tilation annuelle,  à  raison  d'un  mètre  cube  d'air  par  heure, 
coûte,avecles  appareils  de  chauffage  parla  vapeur  et  de  ven- 
tilatton  par  insufflation,  en  tenant  compte 
des  intérêts  du  capital 2fr.43 


En  faisant  abstraction  des  intérêts. 


1      30 


*  Il  convient  cependant  de  rappeler  que  le  Tolume  d*air  éYacné  des  salles 
pendant  l'été  ne  s'élére  qu*à  30  ou  35"  *  par  heure  et  par  lit 
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StStt.  Appareils  de  chauffage  à  Veau  et  de  xmuUalUm  par  aspi- 
ration.—  Les  conditions  du  marché  de  M.  L.  Davoir-Leblanc 
pour  rhôpital  Larlboisîère  sont  de  chaur- 
fer  et  de  ventiler,  à  raison  de  60"**  par 
heure  et  par  lit,  pour 13  fr.  90  par  jour. 

De  fournir  l'eau  nécessaire  aux  malades 
pour. S     60 

Total 16fr.50 

par  pavillon  en  hiver. 

En  été,  pour  la  ventilation  de  nuit. ...  6  fr.  70 

Pour  la  fourniture  de  Teau  chaude..  • .  2      60 

9  fr.  30 
par  jour  et  par  pavillon. 

On  lui  paye,  de  plus,  toute  Tannée,  pour  la  ventilation  des 
cabinets,  2  fr.  par  jour  et  par  pavillon,  et  pour  Tentretien  des 
appareils,  1  200  fr.  par  an. 

l'*  ESTIMATION. 

La  dépense  annuelle,  calculée  d*après  ces  bases,  a  été,  en 
1 855,  de 1 8  1 52  fr.  70 

M.  Grassi  fait  observer  qu'il  convient 
d'ajouter  à  cette  somme,  pour  la  ventilation 
d'été  pendant  le  jour  (ce  qui  n'est  pas  très- 
juste,  puisque  pour  les  appareils  d'insuflla- 
tion  l'on  profite,  comme  pour  ceux  qui  pro- 
cèdent par  appel,  de  la.  facilité  d'ouvrir  les 
fenêtres),  pour  153  jours,  à  raison  de  6  fr.  70 
par  jour 30  75      30 

21  228  fr.  > 
La  dépense  de  premier  établissement 
ayant  été  de  147,000  fr.,  il  y  a  lieu  d'ajou- 
ter, pour  intérêts  et  amortissement 14  700       » 

Dépense  annuelle  totale 35  928  fr.  > 
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D*où  il  résulterait  que  la  dépense  an- 
nuelle, par  lit,  serait  : 

En  faisant  abstraction  des  intérêts 69  fr.  38 

En  tenant  compte  des  intérêts 117      41 

2*  ESTIMATION. 

Les  états  de  dépense  pour  Tannée  1858 
font  monter  les  frais  pour  cette  année  à. .        15  962  fr.  » 

L'éclairage  a  coûté 105      64 

En  ajoutant,  pour  la  ventilation  d*été 
pendant  le  jour. 3  075      30 

La  dépense  totale  a  été  de 19  142  fr.  94 

A  quoi  il  faut  ajouter,  pour  intérêts  et 
amortissement • 14700    *  > 

Dépense  annuelle  totale 33  842  fr.  90 


D*où  il  résulterait  que  la  dépense  an- 
nuelle et  par  lit  serait  : 

En  faisant  abstraction  des  intérêts 62  fr.  57 

En  tenant  compte  des  intérêts 110     60 

3*  ESTIMATION. 

L'administration  de  TAssistance  publique  admet  pour  la 
dépense  annuelle  de  fonctionnement  et  d'entretien,  par  lit, 
pour  ces  ap|)areils,  sans  tenir  compte  des 
intérêts 51  fr.      « 

A  quoi  il  convient  de  joindre  pour  les 
intérêts,  à  raison  de  1 4,700  f r.  pour  306  lils.         48         03 


Dépense  annuelle  totale 99  fr.  03 
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4*  ESTIMATION. 

Enfin»  radministration  de  TAssistanoe  publique,  dans  les 
Études  sur  les  hôpitaux  qu'elle  vient  de  publier,  estime  la  dé- 
pense annuelle  par  lit  à  78  fr.  82  (page  353),  mais  en  dc 
comptant  les  intérêts  qu'à  5  pour  100,  de  sorte  qu*en  les  di- 
sant entrer,  comme  ci-dessus,  à  10  pour  100,  ce  chiffre  re- 
vient à  102  fr.  70,  intérêts  compris. 

En  résumé,  les  quatre  estimations  précédentes  conduisent  à 
apprécier  les  dépenses  des  appareils  chauffés  à  l'eau  et  ven- 
tilés par  aspiration  ainsi  qu'il  suit  : 


Estimation  de  M.  Grassi 

RétfulUt  du  compte  de  18â8 

EstioMtion  d«  radministration  de  V. 

tance  publiaue  en  1S60 

Estimation  de  radministration  de  l'Assis* 

tance  publique  en  1862 

Moyennes .... 


INTÉRÊTS 

BT  AMORTISSUINT 
daeapital 


fr.  c 
117  00 
110  60 

99  03 

102  70 


107  33 


fr.  c. 
69  38 
62  57 

5100 

54  91 


65  42 


Le  volume  d'air  fourni  et  extrait  s'élevant,  d'après  Pen- 
semble  des  expériences,  à  75"-«  par  heure  et  par  lit,  il  s'en- 
suit que  la  ventilation  annuelle,  à  raison  d'un  mètre  cube 
d'air  par  heure,  coûte,  avec  les  appareils  de  chauffage  à  l'eau 
et  de  ventilation  pas  aspiration  : 


En  faisant  abstraction  des  intérêts.. 


Ofr.79 


1      43 


En  tenant  compte  des  intérêts 

sae.  Appareils  de  M.  le  docteur  Fan-flecfce.  —  D'après  les 
estimations  de  M.  Grassi  relatives  aux  appareQs  de  M.  Van- 
Hecke,  la  dépense  pour  le  chauffage  et  la  ventilation  de 
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ThApilal  liecker,  de  jour  et  de  nuit,  s'établîraU  ainsi  qu*il 
suit: 

87  430  kUog.de  houille  à  43  fr 3  759rr.    » 

Deux  châufTeurs  à  1200  fr.  * 2  400        » 

Entretien  de  rappareiU.«., 300       » 

6  459fi:.  » 
Mais  Q  est  évident  que,  le  service  devant 
£tre  fait  de  jour  et  de  nuit,  les  deux  chauf- 
feurs sont  nécessaires  pour  les  trois  poêles, 
et  qu'il  faut  ajouter  à  ces  dépenses  celle 
d'un  mécanicien  de  jour  et  d'un  autre  pour 
la  nuit  pour  le  service  de  la  machine  ^  Ce- 
pendant, le  senrîce  se  faisant  actuellement 
par  deux  chauffeurs  à  ThOpital  Necker, 
nous  admettrons  les  chiffres  précédents; 
mais  il  faut  y  ajouter,  pour  les  intérêts  du 
capital  de  42500  fr 4250        » 

Dépense  totale  annuelle 10  709  1^.  • 

La  dépense  totale  annuelle,  4  raison  de  ISO  maladesi  serait 
donc,  par  lit  : 

En  faisant  abstraction  des  intérêts 35  fr.  88 

En  tenant  compte  des  inlérêls. 59     50 

Mais  l'on  a  vu  que  les  expériences  faites  à  l'hôpital  Beau- 
jon  et  surtout  celles  qui  ont  été  exécutées  à  l'hôpital  Necker 
par  MM.  Leblanc  et  Ser,  montrent  que  le  volume  d'air  réelle- 
ment introduit  dans  les  salles  et  celui  qui  en  est  extrait  n'ex- 
cèdent guère  39"*  en  moyenne,  par  heure  et  par  lit. 


*  A  rhôpital  Lariboiflièrey  pour  une  seule  machine  et  an  seul  foyer,  on 
paye  &77S  fr. 
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Par  conséquent,  la  ventilation  annuelle,  à  raison  d'un 
mètre  cube  d'air  par  heure,  arec  ces  appareils,  coûte  : 

En  faisant  abstraction  des  intérêts. .  • .  •  0  fr.  98 

En  tenant  compte  des  intérêts.- 1      53 

En  résumé,  d'après  les  estimations  précédentes,  prises  à 
diverses  sources,  les  dépenses  occasionnées  par  les  trois 
systèmes  de  chauffage  et  de  ventilation  que  nous  avons  com- 
parés sous  ce  rapport  peuvent  être  estimées  ainsi  qu*il 
suit  : 


APPAREILS  EMPLOYES. 

Ptn  M  LA 

anni 
à  nitOD  d'Qi 

VÊT  11 

intérêts  et  ai 
da  capital  i 

'    Compris. 

TCTTlLATIin 

seUe 

1  mètre  cube 

eare, 

DortissencBi 

i  10  p.  100. 

Non  compris. 

Appareils  dû  chauffage  à  la  vapeur  et  de 
Tentilation  par  insufflation 

fr.    c. 
2  43 

1  43 
1  53 

fr.  c. 
1  30 

0  79 
0  92 

Appareils  de  chauffage  à  Teau  et  de  Tentila- 
tioD  par  aspiration 

Appared  de  M.  le  docteur  Van-Hecke 

5S7.  Comparaison  des  consommations  de  comhistibU  faites 
par  les  trois  appareils  de  ventilation  précédents.  —  Quoiqu'il 
soit  assez  difficile  quand,  comme  moi,  Ton  n*a  pas  à  sa  dis- 
position tous  les  documents  administratifs  nécessaires,  de  se 
rendre  un  compte  exact  des  consommations  de  combustible 
faites  dans  des  services  aussi  complexes  que  ceux  que  je  me 
propose  de  comparer,  j*ai  cherché  cependant  h  apprécier, 
aussi  exactement  que  je  Tai  pu,  les  consommations  des  trois 
systèmes  précédents  de  chauffage  et  de  ventilation. 

Pour  les  pavillons  de  Thôpital  Lariboisiùre,  chauffés  à  la 
vapeur  et  ventilés  par  insufflation,  les  consommations  de 
houille  ont  été  : 
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En  1859,  d*aprës  les  documents  four-» 

nisàM.  TréKde  512  lU^ 

En  1856,  d'après  Tétat  qui  m'a  été  fourni 
par  Tadministralion  de  l'hôpital^  de.     653  990 


D*où  Ton  déduit  pour  la  consommation 
moyenne  de  ces  deux  années 583  051" 

Les  dépenses  du  cbaufifage  de  la  com- 
munauté ,  du  service  des  bains  et  de 
la  buanderie  ont  été  estimées  précé- 
demment à 7  836  fr.  50 

En  admettant  que  les  trois  quarts  de  cette  dépense  soient 
faits  en  charbon,  ce  qui  est  probablement  exagéré,  et  comp- 
tant comme  précédemment  le  charbon  à  43  fr.  les  1000  kilog  , 
cela  correspondrait  à  une  consommation  de 

I?^5!^:i55x  0,75  =136  684". 
43 

La  consommation  moyenne  pour  le  chauffage  et  la  ven- 
tilation par  insufDation  serait  donc  de 

583  051">  —  136  684«i  =  446  367^"  par  an, 

j  446  367  ,,enM  !•*      . 

OU  de  ■  =  1458"  par  lit  et  par  an. 

D'après  les  Études  sur  les  hôpitaux,  publiées  en  1862  par 
M.  le  directeur  de  l'Assistance  publique,  la  consommation  de 
combustible  serait  beaucoup  plus  considérable  puisqu'elle 
s'élèverait  (page  352)  à  846  000  kilog.;  si  l'on  en  déduit 
136  684  kilog.»  comme  nous  venons  de  le  faire  pour  tenir 
compte  des  consommations  pour  le  chauffage  de  la  commu- 
nauté et  de  la  buanderie,  la  consommation  occasionnée  par 
le  chauflbge  et  la  ventilation  serait  de  709  316  kilog.  par  an, 
ou  de 

709  316      ^^,„m         ...    , 

— ^  as  2318"  par  ht  et  par  an. 
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Pour  les  trois  pavillons  da  même  hôpital  chaafSs  par  drca- 
lation  d*eaa  et  ventilés  par  aspiration,  je  me  suis  procuré  le 
relevé  fait  sur  les  livres  de  la  maison  L.  Davoir-'L^lanCy  pen- 
dant les  années  1857-58»  58-59,  59-60,  60-61,  61-6S,  la  con- 
sommation générale  de  ces  cinq  années  a  été  en  moyenne  de 
233  740  kilog.  par  an,  ou  de 


233  740 


=  764"  par  lit  et  par  an. 


306 

Dans  ce  relevé  des  consommations  de  charbon  faites  à 
rhôpital  Lariboîsière  et  dont  je  viens  de  parler,  Ton  a  distin- 
gué celles  de  Tété  et  celles  de  l'hiver.  Les  premières  se  sont 
élevées  aux  chiflîres  suivants,  qui  comprennent  aussi  ce  qui 
a  été  employé  pour  la  fourniture  de  Teau  chaude  dans  les 
pavillons. 

CONSOMMATION  DE  COMBUSTIBLE  PENDANT  LES  MOIS  DE  MAI,  JX7IN, 
JUILLET,   AOUT  ET  SEPTEMBRE. 


EXERCICES. 


1857-58 

1858-59 

18Ô9-60 

1800-61 

1861-62 

Moyenne  pour  cinq  mois 


co?isonuTiO!i 


Houille. 


kil. 

36600 
32  400 
34600 
77  900 
35000 


43100 


MargotUns. 


403 
445 
468 
472 
440 


445 


Il  résulte  donc  de  ce  relevé  que  la  consonmiation  de  com- 
bustible pour  la  ventilation  d*été  et  le  service  de  la  distribu- 
tion d*eau  chaude  a  été  en  moyenne  de  43 100  kilog.  de 
houille  et  de  445  petits  fagots  d*allumage  dits  margouins  par 
mois.  Ces  derniers  valant  7  fr.  50  c.  le  cent  et  coûtant  33  fr. 
37  c,  équivalent  à  peu  près  à  776  kilog.  de  houille  à  43  fr. 
les  mille  kilogrammes,  ce  qui  conduit  &  apprécier  la  consom- 
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mation  de  houille  à  43  876  kilog.  pour  cinq  mois ,  ou  à 
8773  kilog.  par  mois. 

Enadmeltant  que  le  volume  d'air  vicié  ei(trait  des  salles  ait 
été  en  moyenne  de  60"« par  heure  et  par  lit,  cela  équivau- 
drait, pour  306  lits  et  par  mois,  à 

60  X  306  X  24  X  30  —  13  219  300-«  d'air  évacué. 

Par  conséquent,  chaque  kilogramme  de  charbon  brûlé 
aurait  produit  l'évacuation 

13  219  300       ,^^^„. 
8773  ' 

résultat  qui  serait  très-favorable  en  ce  qu'il  comprendrait 
implicitement  le  service  de  Feau  chaude  et  l'effet  de  toutes 
les  résistances  d'une  circulation  compliquée. 

Mais  il  n'est  pas  certain  que  le  volume  d'air  évacué  par 
heure  et  par  lit  ait  été  toujours  maintenu  à  sa  valeur  normale 
de  60"-«  par  heure  et  par  lit,  attendu  qu'aucune  surveillance 
régulière  n'est  organisée  pour  contrôler  la  marche  du  service 
des  appareils. 

3iS8.  Consommation  de  combustible  des  appareils  du  docteur 
Van-Hecke.  —  Quant  aux  appareils  de  chauflage  à  l'air  chaud 
et  de  ventilation  par  insufflation  de  M.  le  docteur  Yan-Hecke, 
elle  a  été,  à  l'hôpital  Beaujon,  d'après  M.  Grassi^  de  87  130 
kilog.  pour  une  ventilation  de  39**«  par  heure  et  par  lit.  Si 
Ton  avait  obtenu  l'évacuation  de  75"*''  par  heure  et  par  lit, 
die  eût  été  de 

~X87  130«»  =  I68  740^ 

pour  une  année,  ou  à  raison  de  177  lits  de 
168  740 


177 


'=953^,3. 
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En  résamé.  Ton  ?oit  qoe  les  consommations  de  combosti- 
ble  sont  les  suivantes  : 

Hôpital  LarilH)isière,  chauffage  à  la  Tapeur  et  appareils 
d*insaniaUon 1458^  par  lit  et  par  an. 

Estimation  de  la  direction  de  Tas- 
sistancc  publique  en  1862 2318  — 

Chauffage  à  Teau  chaude  et  ven- 
tilation       764  — 

Hôpital  Beaujon,  chauffage  à 
Tair  chaud  par  appel  et  appareils 
d'insufflation 937  — 

588.  Consommation  de  combustible  faiU  à  thôpUal  Neckfr 
dans  les  pavillons  chauffés  et  ventUés  par  les  appareils  du  docteur 
Van-Hecke.  —  Les  appareils  établis  i^ar  M.  Yan-Hecke  dans 
cet  hôpital  ont  coûté  pour  *  : 

Le  marché  à  forfait 42500  fr. 

Les  travaux  supplémentaires 3  825 

Le  remplacement  d*une  chaudière 
unique  par  deux  chaudières  à  bouil- 
leurs        2  627 

Total  en  1862. 48  952  fr. 

Les  tuyaux  des  calorifères  sont  en  tôle  et  ne  dureront  pro- 
bablement pas  plus  de  6  ou  7  ans. 

D'après  les  états  tenus  à  Tadministration  de  cet  hôpital,  les 
consommations  de  combustible  ont  atteint  les  quantités  indi- 
quées dans  le  tableau  suivant  : 


*  Renseignements  communiqués  par  U.  Ser,  ingénieur  de  radministrm- 
tion  de  l'Assistance  publique. 


El 

li 

O 
■^    O 


a 


li 


•J 

X  H 

S  ^ 

s  > 

9  ». 


M    2 

il 
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5 


5 


il 


i^^r*k/3r«t«^r><oOkO<o 


•atlinog 


S   M    M    M  ' 


\S 


^|-w||9nb!JH 


.  M    •    A    M    A    M  ^^'-l 


i       i 

S  I 


5sa 


«ooi^aocooOtO<4icor-ao 


fil 


WUt 

«    «    s 


il 


€11 


^  •*  eo  co  «»•  «  eo 


5    '^^   •  n  H  a  I»  ^X^ 


3-   f 


5    *    '    «^^   •   H   H   A   A   •   n 


îâ 

î  I 


Sa    S 
3"    f 


S3 
o 


5®     .^^H   M   A    A   M   ■   A    M 

«    •  Ss  •* 


S 

8 

E 

3 


VENT.  I. 


35 
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Uon  ?oil  par  ce  tableau  que  pendant  six  mois  de  Pannée 
1860  le  senrice  des  bains  a  ét£  fait  directement  par  leschau- 
dièreSy  la  machine  à  Tapeur  se  Irouvant  alors  en  réparation. 
La  consommatioii  de  combustible  a  été,  pendant  cette  pé- 
riode, de  17  200  kilog.  de  bouille  ou  de  2750  kilog.parmois. 
Par  conséquent,  si  la  vapeur  d'échappement  de  la  machine 
sufGl  pour  le  service  des  bains,  elle  produit  une  écoaomie 
annuelle  de  34  400  kilof^.  de  homHc  par  an. 

La  consommation  annuelle  de  la  machine  pour  le  senâccde 
la  venlilaliofl  et  des  bains  étant  de  7^000  kîloç,  H  s'eos^imil 
<]ue  la  v(  nlilalion  mécanique,  à  raison  de  39—  par  heure  et 
par  lit,  ne  coulerait  en  réalité  que  38  400  kilog.  de  homille. 
Le  chauffage  a  été  fait  successivement,  et  parfois  rimultané- 
ment  avec  de  la  houille  et  avec  des  brigueltes  agglonérées 
avec  du  goudron,  dont  1000  kilog.  équivalent  au  mains  à 
800  kilog.  de  houille  *.  Par  conséquent,  d'après  les  relevés  pré- 
<;édents  (1861),  la  consommation  moyenne  de  combasliUe 
pour  le  chauffage  équivaut  à  celle  de  60  500X0,8  =  48400 
kilog.  de  houille. 

Ladépcnse  totale  de  combustible  faite  dans  ce  pavilloaponr 
le  chauffage  et  la  ventilation  pour  39-  «  d'air  par  heure  et  par 
m  est  donc  annuellement  de  38  400^"  + 48  400"  =  86 800«, 
ce  qui,  à  raison  de  177  lits,  correspond  à  une  consommation 
de  490,7  kilog,  de  houille  par  an  et  par  lit,  pour  une  vcrtih- 
tion  de  39««  par  heure  et  par  lit,  ou  à  ^X490.7=94l«  75— 

par  heure  et  par  lit. 

La  consommation  analogue  à  l'hôpital  Beaujon  ayant  été 
trouvée  égale  à  937,  il  s'ensuit  que  la  consommation  moyenne 
annuelle  par  lit  serait  dans  ces  deux  hôpitaux  de 

2i!±îil  =  939^ 
2 

pour  une  ventilation  de  75»«  d'air  par  heure  et  par  lit. 


*  Le.  ingéDiêUTB  de  chemins  de  fer  estiment  en  général  que  les  biquettes 
développent  autant  de  chaleur  que  la  honUle  à  poids  égal. 
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380.  ùmtéqiàences  éks  oamparaisohs  pricédenUs.  —  En  ré- 
sumé, l*on  voit  donc  que  pour  une  Tentiiation  de  75  mèires 
cubes  d*air  vicié,  extrait  par  heure  et  par  lit,  les  consomma* 
tioas  annuelles  de  combustible  faites  par  lit  avec  les  trois 
systèmes  que  nous  venons  d'examiner  s'élèvent  à  peu  près, 
pour  le  diauffage  et  la  ventilation,  aux  quantités  suivantes  : 

Hôpital  Lariboisière, 
Chauffage  à  la  vapeur  et  d'appareils  d'insufflation.  1458^ 

Chauffage  h  Teau  chaude  et  ventilation  par  appel. . .     764 

Hôpitaux  Beaujon  et  Necker, 

Chauffage  à  l'air  chaud  et  appareils  de  vratilation 
par  insntOatioa. ^ •••••    939 

Or  ces  trois  nombres  sont  à  peu  près  entre  eux  dans  les 
mêmes  rapports  que  les  chitTres  des  dépenses  annuelles, 
trouvées  précédemment  égales  respectivement  à 

l',30,    0*^1,    0^,92  ; 

ce  qui  corrobore  ces  deux  évaluations  l'une  par  l'autre,  sauf 
nncertitude  que  jette  dans  les  résultats  l'immixtion  du  ser- 
vice de  la  buanderie  avec  celui  des  appareils  de  ventilation 
par  insufflation. 

L'on  voit  donc  que,  des  trois  systèmes  de  chauffage  et  de 
ventilation  que  nous  venons  de  comparer,  celui  du  chauffage 
par  circulation  d*eau  chaude  et  de  la  ventilation  par  appel 
est  à  la  fois  le  plus  efficace  au  point  de  vue  du  volume  d'air 
vicié  évacué  et  de  la  stabilité ,  et  en  même  temps  le  plus  éco- 
nomique. Tel  qu'il  est  établi  il  laisse  à  désirer  et  d'ailleurs 
il  est  susceptible  d'être  notablement  amélioré,  comme  nous 
chercherons  à  l'indiquer  plus  loin. 

301.  Extrait  du  Mémoire  sur  les  appareils  de  chauffage  et  de 
venlUalian  de  thépUai  miUuùre  de  Vincemes^  par  M.  le  commofw 
darU  BenoU.  —  DisposUion  générale  des  appareils.  —  (PI.  YIII.) 

c  L'h6pital  militaire  de  Vincennes  est  composé  de  trois  bAti- 
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les  dépenses  d'établissement  et  d'entretien  pendant  les  quatre 
années  qui  viennent  de  s*écouler,  et  enfin  les  résultats  du 
système  à  air  chaud  qui  ont  pu  être  constatés  jusqu'à  ce  jour. 

<  La  description  du  calorifère  de  la  chapelle  et  de  ses  effets 
terminera  ce  mémoire. 

5611.  Appareils  à  vapeur.  —  <  Deux  chaudières  (pi.  IX  et  X), 
Tune  a,  appelée  générateur  principal»  l'autre  fr,  générateur 
auxiliaire,  de  capacité  différente,  sont  installées  avec  leurs 
fourneaux,  dans  le  sous-sol  de  l'escalier  central.  Les  généra- 
teurs sont  timbrés  à  deux  atmosphères  seulement,  mais  essayés 
et  de  répaisseur  légale  pour  un  timbre  de  cinq  atmosphères. 
Deux  forts  bouilleurs  alimentaires,  parcourus  deux  fois  par 
la  fumée  du  fourneau,  ont  été  montés  près  de  chaque  chau- 
dière ;  la  petite  chaudière  fait  le  service  d'été,  complète  celui 
de  la  grande  en  hiver,  et  au  besoin  sert  de  rechange. 

«  Au  moyen  de  ces  dispositions,  on  peut  réunir  à  volonté, 
pour  le  service  de  Thôpilal,  les  24  mètres  carrés  de  surface 
de  chauffe  de  la  petite  chaudière  b  aux  32  mètres  carrés  de 
la  grande  a,  brûler  ainsi  180  kilogrammes  de  houille  par 
heure,  et  produire  dans  le  même  temps  990  kilogrammes  de 
vapeur  (à  raison  de  5^>,5  par  kilogramme  de  houille)  et 
544  500  unités  de  chaleur.  Les  conditions  imposées  de  main- 
tenir par  les  grands  froids  la  température  des  salles  à  30^  au- 
iessus  de  la  température  extérieure,  et  de  ventiler  au  besoin 
à  raison  de  60  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  sont  rem- 
plies en  utilisant  seulement  les  trois  quarts  de  la  puissance 
des  appareils. 

«  Les  générateurs  sont  réunis  ensemble  par  des  tuyaux  de 
vapeur  et  de  retour  ;  des  robinets  permettent  de  faire  tous 
les  services  avec  chacun  d'eux. 

<  Les  fumées  des  deux  fourneaux  se  réunissent  dans  un 
tuyau  de  tôle  émaiilée»  de  0"',50  de  diamètre;  celui-ci  passe 
dans  Taxe  d'une  cheminée  tf,  de  3"'*i,60  de  section,  et  au 
centre  du  pavillon,  à  27  mètres  au-dessus  du  sol  de  la  cour. 
Trois  récipients  de  retour  d'eau  g  reçoivent  l'eau  condensée 
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eC  la  moièaeiit  dans  la  chaodière,  06  elle  est  vaporisée  de 
nouTeaa.  Ces  récipients  g  sont  des  réservoirs  cyDndriqnes  de 
3*,50  de  longueur  ef  de  0*,60  de  dîmMre;  des  tajm  wmB 
de  robinets  permettent  d*y  introduire  sQccessîveraent  reao 
de  condensation  venant  des  appareils^  ainà  que  f ean  froide 
et  la  vapeur  nécessaires  à  leur  fonctionnement,  et  de  faire 
passer  Feait  chaude  dans  les  bouilleurs  alîmenlairesde  chaque 
ctattudière^  to«t  en  utilisant  une  partie  de  la  chaleur  de  cette 
eau  i^our  le  chaullage. 

863.  Diarïbution  ie  la  vapeur.  —  «  La  distribution  de  va- 
peur à  tous  les  appareils  à  eau  se  fait  par  des  tuyaux  eu  cuîTre 
ou  en  fer  étiré,  qui  partent  des  chaudières  et  vont  aoi  extré- 
mités du  bâtiment.  Des  tuyaux  de  retour,  plus  petits,  mar- 
chent parallèlement  aux  premiers  avec  une  pente  régulière; 
ils  reçoivent  Teau  condensée  des  appareils  et  la  ramènent 
aux  chaudières  ou  directement  ou  par  Tintermédiaire  des 
récipients  de  retour. 

<  Les  tuyaux  de  retour  vont  toujours  en  montant,  sans 
contre-pente,  jusqu'aux  points  extrêmes,  où  des  robinets 
permettent  d*évacner  les  eaux  condensées  et  Tair  dégagé  de 
Teau  des  chaudières. 

«  Quand  on  veut  activer  le  chauffage  d'une  salle,  on  parge 
les  tuyaux  de  vapeur  en  ouvrant  le  robinet  à  air,  ce  qni 
chasse  en  quelques  instants  l'eau  et  l'air  accumulés,  et  donne 
une  marche  plus  rapide  et  une  plus  torie  condensation  à  la 
vapeur  dans  les  serpentins. 

«  Tous  les  tuyaux  des  grandes  salles  passent  dans  un  ca- 
niveau central  recouvert  de  plaques  de  fonte  et  sont  portés 
sur  des  traverses  en  fer  rond.  Des  boites  de  dilatation,  à  tabe 
en  cuivre,  sont  placées  entre  les  poêles.  Des  robinets  de 
vapeur  et  de  retour,  établis  en  tète  des  diverses  parties  du 
service,  permettent  de  les  interrompre  ou  de  les  régler  à 
volonté. 

€  La  vapeur  lancée  dans  les  tuyaux  circule  à  travers  les 
poêles  des  salles  et  les  poêles  des  gaines,  et  revient  re- 
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froidie  et  en  partie  condensée  par  les  tuyaux  de  retour  jus- 
qu'aux réservoirs  du  sous-sol,  d*oii  on  la  fait  remonter  dans 
la  chaudière. 

564.  Prise  et  distribution  de  Tair  neuf.  —  «  Les  prises  d'air 
ont  été  faites  dans  le  soubassement  du  bâtiment,  lequel  a 
moyennement  1"',50  de  hauteur  et  est  percé  de  fenêtres  nom- 
breuses. L'air  y  arrive  sans  toucher,  pour  ainsi  dire,  le  sol 
de  la  cave,  mais  en  balayant  les  rigoles  où  s'écoulent  les 
eaux  ménagères  et  les  regards  des  fosses  de  latrines,  ce  qui 
altère  quelquefois  sa  pureté. 

«  Une  partie  de  cet  air  se  rend  directement  dans  le  cani- 
veau central  du  rez-de-chaussée,  où  il  s'échaufle  au  contact 
des  tuyaux  de  vapeur  et  des  poêles  (  mais  il  arrive  souvent 
trop  froid  dans  les  salles)  ;  une  autre  partie  s*élève  dans  des 
gaines  verticales  L  (pi.  IX,  fig.  5)  adossées  aux  murs  de 
rerend. 

«  Ces  gaines  (pi.  IX,  fig.  2, 5  et  6),  de  3  mètres  de  largeur  et 
dont  la  profondeur  va  en  diminuant  vers  les  étages  supé- 
rieurs, avec  une  section  de  2»-^,25  en  bas  et  de  I"-^,05  en 
haut,  portent  Tair  aux  premier,  deuxième  et  troisième  étages, 
et  le  versenl  dans  Fintcrvalle  compris  entre  le  solivage  en  fer 
et  le  parquet.  Dans  cet  intervalle  (pi.  IX,  fig.  1)  la  veine  ho- 
rizontale se  rétrécit  depuis  son  origine  jusqu'au  centre  de  la 
salle  par  une  disposition  ingénieuse  des  piles  de  briques  quF 
soutiennent  le  plancher.  De  cette  façon  l'air  se  répartit  à 
peu  près  également  entre  les  poêles,  comme  il  Ta  été  entre 
les  étages  par  le  rétrécissement  successif  des  gaines  verti- 
cales. (Ce  dernier  point  me  paraît  douteux.  A.  M.) 

«  Dans  chaque  gaine  (pi.  IX,  fig.  6}  ont  été  placés  quatre 
poêles  à  eau  chaude  et  à  circulation  de  vapeur,  qui  contri- 
buent à  chauffer  l'air  des  étages  et  ont  permis  de  diminuer 
les  dimensions  des  poêles  des  salles. 

568.  Toélts  des  salles  et  bouches  d'air  chaud*  —  «  L'air  in- 
troduit dans  le  caniveau  central  de  la  salle,  s'échauffe  au 
contact  des  deux  tuyaux  de  vapeur  et  des  poêles  à  eau  po- 
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ses  sur  la  conduite  :  une  partie  s'échappe  par  la  plaque  à 
jour  du  caniveau  à  la  température  de  16*  environ  (ce  qui 
n*est  pas  suffisant,  mais  n'a  pas  l'inconvénient  d'un  air  trop 
chaud  arrivant  par  en  bas,  puisque  c'est  la  température  que 
les  salles  doivent  avoir). 

«  Les  poêles  à  eau  qui  constituent  le  principal  moyen  de 
chauffage  varient  en  nombre  et  en  grandeur  suivant  l'impor- 
tance des  salles,  de  manière  que  leur  surface  de  chauSe, 
réunie  à  celle  des  tuyaux  des  caniveaux  et  des  poêles 
des  gatnes,  donne  la  proportion  d'un  mètre  carré  pour  40 
ou  50  mètres  cubes  de  la  capacité  du  local.  Ces  poêles  (pi.  IX, 
fig.  3)  sont  en  forte  tôle  soudée  et  rivée,  timbrés  à  deux  at- 
mosphères, remplis  d'eau  et  traversés  par  une  circulation 
de  vapeur  qui  les  chaufTe  à  105*  degrés  environ.  Leur  sur- 
face de  chauffe  est  augmentée  par  un  ou  deux  tuyaux  inté- 
rieurs :  l'air  échauffé  à  36*  sort  du  poêle,  soit  par  la  bouche 
supérieure  de  ces  tuyaux,  soit  par  les  trous  dont  le  socle  est 
percé, 

«  Il  y  a  des  poêles  de  2  mètres  carrés  et  de  3  mètres  carrés 
de  surface  de  chauffe  pour  les  petites  salles,  et  de  5  mètres 
carrés  et  de  7  mètres  carrés  pour  les  grandes  salles;  ces  der- 
niers sont  réservés  pour  le  rez-de-chaussée  dont  l'air  n'est 
pas,  comme  celui  des  étages,  chauffé  par  les  poêles  des 


366.  Poêles  des  gaines.  —  «  Au  bas  des  gatnes  verticales 
par  lesquelles  s'introduit  l'air  neuf  destiné  aux  étages,  sont 
placés,  comme  on  l'a  dit  pi., IX,  fig.  2  et  fig.  6,  quatre  cylin- 
dres, véritables  poêles  de  chauffage,  qui  élèvent  immédiate- 
ment la  température  de  cet  air.  Leur  hauteur  est  de  2«j75, 
leur  diamètre  de  0»,40,  leur  surface  de  chauffe  de  3""%40.Ils 
sont  en  tôle,  timbrés  à  deux  atmosphères  comme  les  poêles 
des  salles,  remplis  d'eau  et  traversés  par  deux  tuyaux  de 
vapeur. 

L'échauffement  de  l'air  à  l'entrée  des  gaines,  outre  qu'il 
contribue  au  chauffage  des  salles  supérieures,  a,  pendant 
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l'hiver,  cet  avantage  qu'il  active  puissamment  la  ventila- 
tion. 

567.  Circulation  de  Vair  dans  les  salles  et  évacuation  de  Vair 
vicié,  —  «  L'Iiiver,  l'air  neuf  et  chaud,  versé  au  centre  des 
grandes  salles  ou  dans  l'angle  des  petites,  par  les  poêles  ou 
par  les  grilles  des  caniveaux,  s'élève  en  divergeant  vers  le 
plafond,  s'y  étale  et  redescend  par  le  refroidissement  le 
long  des  murs  de  face.  Il  sort  ensuite  par  les  bouches 
d'appel  qui  sont  placées  entre  deux  lits  et  qui  lui  donnent 
issue  dans  les  gaines  d'appel  (pi.  X,  flg.  1).  Celles-ci  pra- 
tiquées dans  l'épaisseur  des  murs  de  façade,  dans  cha- 
que trumeau,  ont  O^jîS  sur  0",20  et  possèdent  chacune 
deux  bouches  :  l'une  près  du  plancher  doit,  pendant  l'hiver, 
évacuer  l'air  vicié  et  froid,  et  c'est  la  seule  véritablement 
utile,  car  ce  n'est  qu'après  avoir,  pour  ainsi  dire,  balayé  les 
lits  des  malades  et  entraîné  les  miasmes  qu'ils  exhalent,  que 
l'air  doit  être  expulsé  ;  l'autre  bouche,  percée  à  2",50  au- 
dessus,  est  destinée  à  évacuer  pendant  l'été  l'air  chaud 
qui  se  réunit  à  la  partie  supérieure  de  la  salle;  mais  pour 
atteindre  réellement  ce  but,  il  aurait  fallu  placer  la  bouche 
plus  près  du  plafond,  ce  qui  en  eût  rendu  le  règlement  fort 
difficile.  Au  surplus,  cette  bouche  reste  habituellement  fer- 
mée. En  effet,  c'est,  avant  tout,  l'air  vicié  des  lits  qu'il  im- 
porte d'expulser.  Si  l'air  neuf  n'était  pas  obligé  de  circuler 
à  l'entour  des  lits,  la  ventilation  ne  produirait  pas  aussi  sûre- 
ment l'assainissement. 

c  Toutes  les  bouches  d'appel  sont  munies  de  grillages  et 
registres  à  coulisses,  au  moyen  desquels  on  règle  la  ventila- 
tion, ordinairement  trop  active.  Leur  ouverture  est  d'environ 
5  décimètres  carrés. 

568.  Appareils  de  ventilation,  —  «  Les  gaines n  d'appel,  par 
lesquelles  s'écoule  l'air  vicié,  descendent  dans  Tépaisseur  des 
murs  de  façade  et  débouchent  par  des  conduits  e  dans  un 
canal  souterrain  f  (pi.  X),  construit  dans  l'axe  longitudinal 
du  bâtiment  et  sous  le  sol  des  caves.  L^  section  du  canal 
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croft  des  extrémités  an  centre  depuis  I  mètre  carré  jusqo'i 
S"-<iy75,  de  manière  que  Tair  n*f  premie  jamais  une  Titesse 
de  plus  d'un  mètre*. 

«  Au  centre  de  cet  égout  d*air  vicié»  s'élève  la  grande  che- 
minée d*appel  d  (pL  X,  fig.  1),  de  3»,50  de  section,  rélrécie 
à  2",60  dans  le  haut  pour  régulariser  Técoulement**.  Sa 
hauteur  est  de  30  mètres  au-dessus  de  Tégout,  de  25  mètres 
au-dessus  des  bouches  d'appel  du  rez-de-chaussée,  de  20 
mètres  au-dessus  de  celles  du  premier  étage,  et  de  IS^^eo 
au-dessus  de  celles  du  second.  Les  fumées  des  deux  chau- 
dières à  vapeur  sont  amenées,  comme  nous  l'avons  dit,  dans 
un  tuyau  émaillé  (pi.  IX«  fig.  4)^  de  û"',50  de  diamètre*** 
qui  occupe  le  centre  de  la  cheminée  d'appel  et  la  dépasse 
par  le  haut  de  2  mètres.  L'élévation  de  température  qu  elle 
produit  suffit  pour  donner  à  la  colonne  d'air  un  mouvemeol 
ascensionnel  rapide  et  produire  une  ventilation  puissante. 

«  Pendant  l'été,  le  chaufi'age  de  la  cheminée  d'appel  est 
obtenu  par  un  foyer  spécial  e  (pL  IX,  ûg.  4),  placé  un  peu 
au-dessus  du  débouché  de  l'égout;  il  consiste  en  une  cloche 
de  calorifère  de  Q'^^SO  de  diamètre  avec  un  conduit  isolé  en 
fonie  ;  autour  du  conduit  afflue  Tair  de  vent'dation>,  dent  une 
partie  sert  à  alimenter  le  leu.  La  fumée  s'échappe  par  un 
jeu  d'orgue^  composé  de  huit  tuyaux,  et  se  répand  dans  la 
cheminée  d'appel.  Ce  système,  simple  et  économique,  donne, 
comme  on  le  verra  plus  loin,  une  ventilation  abondante. 


*  Lorsque  la  ? entilation  est  de  60  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  il 
doit  passer  par  les  gaines  ■3âqq"=0""»Q333  en  1  seconde.  La  vitesse  y  est 

*  777^=0-, 60  en  1  seconde. 

UyUoo 

**  Le  système  central  dessert  188  lits  pour  lesquels  on  n'exige  qu'une  éfs- 
cuaUon  de  30  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  ou  en  tout,  &640  mètres  cu- 
bes par  heure,  ou  1"**,&66  par  seconde.  La  section  de  la  cheminée  d'appel 
étant  de  3"*' ,60,  cette  évacuation  correspond  à  une  vitesse  de  C^ASÔ  ea 
t  secmde.  Quand  te  volume  extrait  s'élève  à  60  mètres  cubea^  par  heure  et 
par  lit,  la  vitesse  n'est  encore  que  de  0",872  en  1  seconde. 

***  Quoique  remaillage  nuise  un  peu  à  la  conductibilité  du  tuyau  qui  est 
destiné  à  activer  l'appel  de  l'air  vicié,  la  cheminée  iiimctionne  très-bien. 
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«  Tel  esly  dans  son  type  général,  te  syslëme  de  chauffage 
par  la  vapeur  et  Peau  et  de  venlflation  en  contrebas»  appli- 
qué à  Ilidpital  militaire  de  Tineennes»  système  qui  ne  laisse 
certainement  rien  à  désirer,  quant  à  ses  résultats  normaux. 

S09.  Défauts  du  système  Grouvelle.  —  «  Les  objections  qu'on 
peut  y  faire  et  les  défauts  qu*il  présente  sont  ceux-ci: 

c  1*  Les  frais  de  premier  établissement  se  sont  élevés  à 
la  somme  considérable  de  164  500  francs,  sans  compter 
32400  francs  environ  dépensés  pour  diverses  extensions  et 
modifications,  soit  495^48  par  lit.  (Ce  chiffre  est  inférieur  de 
40  pour  100  à  celui  de  la  dépense  des  appareils  de  MM.  Tho- 
mas et  Laurens  et  à  peine  égal  à  celui  de  la  dépense  des  ap- 
pareils de  M.  L.  Duvoir  à  Lariboisière.) 

c  2*  Les  nombreux  poêles  et  tuyaux  des  salles  supportent 
une  pression  de  deux  atmosphères,  qui  est  sans  danger  pour 
le  moment,  mais  qui  dansravenir  peut  causer  des  accidents, 
par  suite  de  la  détérioration  insensible  des  appareils. 

<  d""  Les  prises  d*air  établies  dans  les  soubassements  du 
bâiimfml  et  près  du  sol,  c'est-à-dire  près  des  rigoles  des 
eaax  ménagères  et  des  regards  de  vidange,  nintroduisent 
pas  toujours  de  Tair  parfaitement  pur;  mais  on  satisferait 
pleinement  à  cette  condition,  en  prenant  Tair  au  moyen  de 
prats  dans  ks  pelouses  du  jardin  et  en  ramenant  par  des  ga- 
leries d'âne  vingtaine  de  mètres  de  longueur  jusque  dans 
les  caves.  Cette  disposition  a  été  adoptée  avec  succès  pour 
deux  prises  d'air  du  bâtiment  b. 

«  En  général,  on  s'est  beaucoup  phis  préoccupé  de  Féva- 
cuation  de  Tair  vicié  des  salles,  qui  est  payée  au  mètre  cube, 
que  de  la  rentrée  de  Pair  neuf.  En  hiver,  où  celui-ci  arrivant 
parles  poêles,  est  plus  chaud  de  20^  environ  que  Pair  exté- 
rieur, il  afflue  rapidement  et  remplace  à  peu  près  intégrale- 
menl  l'air  vicié;  mais  en  été,  où  les  températures  extérieures 
et  intérieures  sont  à  peu  près  égales,  Tair  neuf,  ayant  de 
longs  circuits  k  parcourir,  n'arrive  plus  par  les  poêles  que 


556  EXAMEN  COMPARATIF 

dans  la  proportion  de  36  ponr  100  ;  le  reste  est  fonmi  la  nuit 
par  les  joints  des  fenêtres,  le  jonr  par  les  croisées  et  les  im- 
postes qu'on  ooTre,  enfin  souvent  par  les  portes  ouvertes. 

(11  serait  facile  de  remédier  à  ce  défaut,  en  ménageant 
pour  Tété  des  orifices  d'admission  de  Tair  extérieur  conve- 
nablement disposés.) 

«  4*  Malgré  les  précautions  qui  ont  été  prises,  il  se  fait  en- 
core des  pertes  de  vapeur  ou  d*eau  de  condensation  qui  ta- 
chent les  plafonds  :  on  a  reculé  devant  la  dépense  de  rigoles 
en  zinc  qui  eussent  coûté  plusieurs  milliers  de  francs. 

(Cette  objection  est  assez  sérieuse  et  c'est  Tune  de  celles 
qui  doivent  faire  écarter  l'emploi  du  chauffage  à  la  vapeur.) 

«  5«  Toutes  les  fois  qu'on  lance  la  vapeur,  les  tuyaux  n'é- 
tant pas  intérieurement  purgés  d'eau,  il  se  fait  pendant  quel- 
ques minutes  des  chocs  violents  et  par  suite  des  bruits  multi- 
pliés, semblables  à  des  coups  de  fusil,  bruits  qui  préoccupent 
les  malades  pendant  les  premiers  jours,  mais  auxquels  ils 
s'habituent  promptement. 

Ce  défaut  grave  est  inhérent  au  système  de  chauffage  à  la 
vapeur,  et  il  est  très-difOcile  de  l'éviter  dans  des  bAtiuients 
où  les  conduits  de  vapeur  doivent  passer  dans  l'épaisseur  des 
planchers. 

<  6*  Enfin  ce  système  exige  une  grande  surveillance  pour 
que  les  prises  d'air,  les  conduits  et  les  poêles  ne  deviennent 
pas  de  la  part  des  infirmiers  et  des  malades  le  réceptacle  de 
toutes  les  ordures  que  récèle  une  salle  d'hôpital.  Les  appa- 
reils ne  peuvent  être  conduits  que  par  des  ouvriers  spéciaux 
et  expérimentés. 

<  Celte  objection  s'adresse  également  à  tous  les  systèmes, 
aucun  n'en  est  exempt. 

«  En  dehors  de  ces  objections  générales  qui,  sauf  la  pre- 
mière et  la  troisième,  n'ont  peut-être  pas  une  bien  grande 
importance ,  il  est  d'autres  inconvénients  qui  résultent  de 
l'extension  donnée  par  M.  Grouvelle  à  son  système,  en  de- 
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hors  du  type  primitif.  C'est  ici  le  lieu  de  parler  de  la  ventila- 
tion des  combles,  de  celle  des  pavillons  et  enfin  de  celle 
des  latrines. 

570.  Ventilation  des  combles  et  des  pavillons.  —  «  Le  par- 
quet du  troisième  étage  étante  11  mètres  seulement  au-des- 
sous du  sommet  de  la  grande  cheminée  d*appel,  on  n'a  pas 
cru,  et  avec  raison,  qu'il  fut  convenable  de  faire  appeler  de 
haut  en  bas  l'air  vicié  de  cet  étage  par  l'égout  souterrain.  U 
y  aurait  eu  d'ailleurs  des  inconvénients  à  élargir  les  tranchées 
faites  par  les  gaines  dans  les  murs  de  façade. 

«  Le  système  de  ventilation  par  en  bas,  appliqué  aux 
pavillons  extrêmes,  aurait  peut-être  aussi  produit  des  frotte- 
ments considérables  nuisibles  à  l'appel  :  on  y  a  appliqué, 
ainsi  qu'aux  combles,  la  ventilation  par  en  haut,  au  moyen 
du  dispositif  suivant 

<  Au-dessus  des  deux  pavillons,  nord  et  sud  (pi.  X),  s'élèvent 
deux  cheminées  d'appel,  semblables  à  celle  du  pavillon  cen- 
tral ;  les  gaines  verticales  d'air  vicié  pratiquées  dans  les 
trumeaux,  amènent  Tair  dans  la  partie  pyramidale  du  toit 
où  il  s'échauffe  au  contact  de  quatre  cylindres  à  eau  et  à  va- 
peur, semblables  aux  poêles  des  gaines; il  s'échappe  ensuite 
par  la  cheminée. 

Pour  la  ventilation  des  combles  de  tout  le  b&timent,  on  a 
ménagé  entre  le  plafond  et  le  faite  une  gaine  prismatique  ho- 
rizontale qui  débouche  dans  la  pyramide  du  toit  des  pavillons 
voisins*.  Des  ouvertures  à  coulisses  pratiquées  dans  le  pla- 
fond à  raison  de  0""<,0I8  par  lit,  y  dégagent  l'air  vicié,  qui 
est  chauffé  et  emporté  avec  celui  du  pavillon. 

«  Ce  mode  de  ventilation  n'est  pas  sans  inconvénients; 
d*abord  la  grande  distance  des  chaudières  à  laquelle  se  trou- 
vent les  poêles  des  cheminées,  fait  qu'on  ne  les  chauffe  qu'a- 
vec une  forte  dépense  de  vapeur,  et  que  souvent  l'entrepre- 


*  Cette  gatne  horixontale  a  le  grand  ineonTénient  depenneUre  à  Tair  éTa- 
eue  de  se  refroidir ,  ce  qui  nuit  au  tirage. 
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oeor  ne  les  chauffe  pas  du  toat.  La  lentiUlioQ  natade, 
quand  elle  est  eonirariée  par  les  eûncoostanoes  atmospbèn- 
cpies,  se  réduit  alors  à  rien  et  même  il  se  bii  des  rentrées  fair. 
En  second  lieu,  Fouverture  des  bouches  d*appel  dans  le 
plafond  des  combles  fioLVorise  Tévacuation  de  Tair  chaud, 
mais  non  celle  de  Tair  vicié,  qui  entoure  le  lit  du  malade; 
enfin  cette  disposition  contrarie  le  chauffage  pendant  rhirer. 

571.  Yeruïlation  des  latrines.  —  «  La  ventilation  des  latrines 
a  été  imitée  de  celle  de  la  prison  de  Mazas,  maïs  a^rac  des 
modifications  de  détail  qui  ont  probablement  nui  à  la  réu^te. 
On  a  branché  les  sièges  à  la  turque  des  quatre  étages  sur  an 
même  tuyau  vertical  qui  se  vide  dans  un  tonneau  séparateur. 
Le  siège  lui-même,  par  une  ouverture  latérale,  est  mis  en 
communication  avec  la  grande  cheminée  d'appel  et  Teotde 
le  cabinet  par  un  appel  par  en  haut.  Cette  disposition  a 
lieu  dans  les  latrines  du  pavillon  central*  Dans  celles  des  pa- 
villons extrêmes,  la  ventilation  se  fait  par  appel  par  en  bas 
et  Tair  vicié  des  sièges  descend  dans  le  grand  égout. 

«  La  moindre  intermittence  dans  la  marche  des  appareils 
une  porte  ouverte,  etc.,  produisent  des  appels  en  sens  con- 
traire, des  appels  d'un  étage  à  l'autre  par  le  tuyau  elFinfec- 
tion  des  cabinets*.  L*air  infecté  se  répand  alors  dans  les 
salles  où  il  est  appelé  par  la  ventilation  même,  carnous  avons 
vu  que  les  appareils  n'amènent  pas  Tair  neuf  en  quantitésof- 
fisante  pour  remplacer  l'air  vicié  extrait**.  II  a  été  remédié 
à  cet  inconvénient  qui  était  extrêmement  grave,  en  suppri- 
mant la  ventilation  par  les  sièges,  en  remplaçant  ceux-ci  par 
des  appareils  Rogier-Molhès  qui  interceptent  complétemenl 
les  mouvements  des  gaz  entre  la  fosse  et  les  cabinets  et  entre 


*  CekM  pMvait  nanqver  d'armer  par  suite  de  la  comnaBia^  ^' 
recte  de  Tappel  de  tous  les  sièges  avec  la  grande  cheminée,  nrtootT«i 
les  étages  supérieurs,  où  la  température  de  cette  cheminée  est  mmi^ 
Tée  qu'en  bas. 

**  La  TériiaWe  cause,  c'est  que  l'appel  de  haut  en  bas  exercé  par  U  cli«- 
rainée  d^ppei  dans  les  saUes  est  plus  ésergique  que  ï'tff^  de  toeaboi 
qu'elle  exerce  dans  les  latrines. 
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les  élages  et  en  ventilant  directement  les  cabinets.  La  quan- 
tité d*air  extrait  des  cabinets  reste  comprise  entre  30  et  50 
mètres  cubes  par  heure  et  par  siège,  proportion  ^ui  laisse 
peu  d'odenr  quand  les  lalrînes  sont  tenues  avec  soin,  mais  ce 
qui  est  surtout  important,  l'air  infect  œ  pénètre  plus  dans 
W8  saiieSa 

579.  Conduite  du  feu.  —  <  Pendant  Thiver  les  feox  sont 
allumés  à  3  heures  du  matin  et  dès  7  heures  la  température 
des  salles  de  malades  arrive  à  16*  ou  17*  ;  celle  des  bureaux 
et  locaux  accessoires  au  degré  fixé  par  le  tableau.  Quand  la 
température  extérieure  est  de  3*  à  4*  au-dessous  de  zéro,  îl 
suffit  d*une  deuxième  chaude  donnée  vers  2  heures  de  Ta- 
près  midi,  pour  relever  le  thermomètre  à  17*  ou  18*,  point 
qu'il  ne  doit  pas  dépasser.  Le  lendemain  matin  la  tempéra- 
ture est  encore  de  13*  à  15*. 

«  Quand  la  température  extérieure  est  à — 6*,  on  donne  aux 
salles  trois  chaudes  dans  la  journée,  et  quand  elle  descend 
exceptionnellement  à  —  15*,  on  chauffe  d'une  manière  con- 
tinue. Le  chauffage  du  matin  fait  le  service  des  bains  et  des 
étuves  à  vapeur. 

c  Pour  la  ventilation  d*été,  on  utilise  d'sAord  la  chaleur 
perdue  par  la  chaudière  qui  dessert  les  baîns  et  les  étuves  et 
au  miUeu  de  la  journée,  on  allume  le  foyer  d'appd,  dans  le- 
quel on  brûle  de  menues  houilles  et  des  escarbilles.  Il  serait 
utile,  dans  les  jours  les  plus  chauds,  de  rallumer  le  feu  le  soir, 
afin  d'assurer  la  ventilation  pendant  la  nuit. 

375.  Résultats  obtenus.  —  <  Des  expériences  fréquentes, 
faites  pendant  deux  hivers  et  par  des  températures  diverses, 
ont  démontré  que  le  chauffage  étant  bien  conduit,  la  tempé- 
rature des  salles  oscillait  dans  la  journée  entre  15*  et  IB*,  et 
la  nuit  entre  13*  et  15*. 

c  La  ventilation  qu'on  réduit  l'hiver  à  30  mètres  cubes  par 
beure  et  par  lit  pour  économiser  le  chauffage,  pourrait  être 
portée  à  00  mètres  cubes,  sans  qu'il  en  rësulttt  une  plus 
grande  consommation  de  combustible,  mais  en  abaissant  la 
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température  des  salles.  Elle  s*est  même  élevée  dans  certaines 
expériences  à  100  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  et  alors 
la  cheminée  débitait  plus  de  18000  mètres  cubes  par  heure, 
ou  de  5"  *,22  en  T,  ce  qui,  avec  une  section  de  3"-^,60  cor- 
respondait aune  vitesse  de  1",15  en  l"". 

«  En  étéy  au  lieu  de  30  mètres  cubes  qui  lui  sont  payés, 
Tentrepreneur  en  extrait  40  ou  45  et  pourrait  même  en  faire 
évacuer  60  mètres  cubes  sans  augmenter  sensiblement  sa 
consommation.  En  faisant  fonctionner  les  appareils  d'une 
manière  continue,  on  arriverait  à  une  ventilation  de  plus  de 
100  mètres  cubes  partit*. 

c  Le  service  des  bains  et  des  étuves  consomme  moyenne- 
ment par  jour  160  kilos  de  houille. 

La  ventilation  d*été  240  kilogrammes. 

Les  mêmes  services  et  la  ventilation  d*hiver  exigent  les 
quantités  suivantes  selon  Texcès  de  la  température  des  salles 
sur  celle  de  Tair  extérieur. 

Excès  de  la  températara  ^^ 

des  salleT  Consominsiioii  ^  j^^é 

sar  celle  de  Tair  ^„k*  .:ki-  dPélévauoo, 

extéiieur.  combustible 

5»  OU  de  +  lOià  + 15^. - . .  «30»^'»  66*" 

10»oude  +5»à  +  lô*....  1160  66 

15*oude  0*à+15« 1490  66 

20»oud6  — 5»à  +15*..,.  1820  66 

25»oude  — 10»à+15*....  2480  66 

Ainsi,  dans  cette  saison,  les  bains  et  la  ventilation  ne  de- 
mandant plus  que  300  kilogrammes,  et  la  mise  en  feu  des 
chaudières  exigeant  200  kilogrammes,  il  faut  66  kilogrammes 
pour  élever  la  température  de  1*. 

«  M.  le  commandant  Galop,  dans  un  mémoire  adressé  le 
26  mars  1860,  a  démontré  par  le  calcul  que  l'étendue  des 
surfaces  de  chauffe  était  suffisante  pour  élever  la  température 


*  Cette  fiicilité  de  faire  varier  l'énergie  de  la  ventilation  est  un  avantage 
précieux  pour  les  temps  d'épidémie  ;  il  est  d'ailleurs  commun  aux  divers 
systèmes  de  ventilation  par  appel  et  difficile  à  obtenir  avec  les  systèmes  de 
ventilation  par  insufflation. 
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depuis  —  10*  jusqu'à  +  1^*  ^t  présentait  naèrne  un  excédant 
d'un  quart  en  sus. 

574.  Dépense.  —  L'installation  du  système  Grouvelle,  com- 
prenant le  chauffage  des  bureaux  dans  le  bâtiment  a,  la 
chauffage  du  pavillon  des  sœurs  dans  le  pavillon  b  (chauffage 
auquel  on  a  renoncé  depuis),  celui  de  la  pharmacie,  le  chauf- 
fage et  la  ventilation  des  salles  de  malades,  et  enfin  le  ser- 
vice des  bains  et  des  étuves  dans  le  bAtiment  c  a  coûté 
196  900  francs,  dont  174  800  francs  pour  le  bAtiment  c.  Sur 
cette  somme  164  500  francs  environ  ont  été  consacrés  au 
chauffage  et  à  la  ventilation  des  salles  de  malades,  soit  pour 
chacun  des  332  lits  495',48,  c'est-à-dire  un  peu  plus  que  les 
appareils  L.  Duvoir  de  l'hôpital  Lariboisière,  qui  n'ont  été 
établis  qu'après  lu  construction  des  bâtiments. 

La  dépense  annuelle  d'entretien  payée  à  l'en- 
trepreneur à  raison  de  l',25  pour  100  du  capital 
représenté  par  les  appareils  en  service  (  1 32  29 1  ',69) 
est  de 16W,65 

La  dépense  annuelle  de  chauffage  pour  200 
malades  *  présents,  est  de 5600^,00 

Elle  est  payée  à  raison  de  0',30  par  1000  mètres  cubes  de 
capacité  des  salles  chauffées  pendant  24  heures,  élevée  de 
1*  au-dessus  de  la  température  moyenne  du  jour  constatée  à 
l'Observatoire  de  Paris. 

La  dépense  annuelle  de  la  ventilation  a  été  de  4700  francss. 
Elle  est  payée  à  raison  de  l',25  pour  1000  mètres  cubes  d'air 
extraits  par  heure  pendant  24  heures  ou  pour  24  000  mètres 
cubes  **. 


♦  Le  chauffage  ne  peut  être  rapporté  au  nombre  des  malades  présente, 
DÛS  bien  i  la  capacité  des  salles  ou  au  nombre  des  lits.  Il  coûte  plus  pour 
moins  de  malades. 

♦♦  11  résulte  de  ces  chiffres  et  de  la  moyenne  000  du  nombre  des  malades 
présents,  que  la  Tentilation  a  été  pour  chacun  d'eux  de  54"«,50  par  heure. 

VENT.  I.  ^ 
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En  réanissant  ces  divers  étéments  en  auia  la  4épeDie  an- 
nuelle par  lit. 

ChaufTage  sur  200  malades  présents    28',00  j 

Venlllation 23',50  >       56',48 

Entrelien  des  appareils  pour  332  lits      4',98  ) 
Inlérêts  d'amortissement  du  capital  40^,55 

de495',48à  10  pour  100 106',03 

La  dépense  annuelle  des  appareils  L.  Duvoir  à  Lariboisière 
n'est  que  de  91', 40. 

57S.  Opinions  des  chefs  du  service  hospitalier.  —  Les  che& 
du  service  médical  et  du  service  administratif  de  rh&pital 
ont  été  appelés  à  donner  leur  avis  sur  le  système  de  chauf- 
fage et  de  ventilation  qui  fonctionne  depuis  quatre  ans  dans 
le  bâtiment  c.  Ces  avis  émis  isolément  et,  par  conséquent, 
dans  une  indépendance  complète,  sont  unanimes  pour  re- 
connaître Texcellence  des  résultats  obtenus. 

Quelques  critiques  s'appliquent  aux  détails  et  signalent  di- 
verses imperfections,  indiquées  également  dans  le  présent 
mémoire.  Elles  présentent  des  divergences  d'appréciation 
qui  tiennent  à  ce  que  les  premières  impressions»  chez  plu- 
sieurs de  ces  messieurs,  ne  se  sont  pas  encore  dissipées  de- 
puis deux  ans  que  l'égalité  de  température  a  été  établie  par- 
tout et  que  l'organisation  des  latrines  a  été  modifiée.  Voici 
ces  objections  : 

l"»  La  ventilation  insuffisante  des  latrines.  L'on  a  dit  plus 
haut  quelles  améliorations  y  ont  été  apportées  avec  succès. 
Les  latrines  ont  aujourd*bui  moins  d'odeur  que  dans  aucun 
autre  hôpital,  et  si  l'odeur  n'a  pas  entièrement  disparu,  du 
moins,  ce  qui  est  le  point  important,  elle  ne  pénètre  plus 
dans  les  salles. 

2''  L'insuffisance  du  chauffage  dans  les  pt^viUoBS  latéraux. 
Pendant  les  deux  derniers  iiivers  la  température,  grftce  à 
quelques  modifications  de  détail,  n'est  tdeaeendue  auUe  part 
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au-dossousde  15%comiiie  le  cooslate  le  registre  de  cbauf*- 
fage  lena  par  Tofficter  comptable. 

3*  Les  variations  de  la  ventilation  en  été.  Elles  tiennent 
uniquement  à  quelques  négligences  de  la  part  du  chauffeur^ 
qui  n'a  pas  donné  des  chauffes  assez  fréquentes  ;  mais  elles 
n'ont  jamais  été  constatées  dans  les  nombreuses  expériences 
qui  ont  été  faites.  Ces  expériences  faites  à  Timproviste»  ont 
indiqué  une  ventilation  moyenne,  plus  grande  que  celle  qui 
est  demandée  à  l'entrepreneur  et  qui  n'est  que  de  30  mètres 
cubes  d'air  extrait  par  heure  et  par  lit. 

4«  L'insuffisance  de  l'air  introduit  par  les  bouches»  et  par 
suite,  l'introduction  de  l'air  extérieur  par  les  joints  des  portes 
et  des  fenêtres.  Les  expériences  prouvent  que  Thiver,  quand 
on  élève  la  température  des  salles  à  8^  et  plus,  la  proportion 
d'air  neuf  introduit  par  les  bouches  s'élève  à  80  pour  100, 
et  quand  il  gèle  à  90  pour  100  de  la  quantité  d'air  vi- 
cié extrait.  Pour  un  chauffage  moins  actif  on  a  encore  40 
pour  100  —  ;  dès  qu'on  ne  chauffe  pas,  cette  proportion 
tombe  à  25  pour  100.  L'inconvénient  signalé  n'est  pas  bien 
grave,  puisqu'il  n'est  réel  que  pendant  l'été  et  que  dans  cette 
saison,  la  meilleure  ventilation  est  celle  qui  est  donnée  par 
l'ouverture  des  fenêtres.  Il  conviendrait  cependant  et  il  serait 
facile  d'y  remédier,  surtout  pour  la  nuit. 

5»  La  tiédeur  de  Tair  introduit  pendant  l'été.  En  été  l'air 
est  introduit  à  une  température  qui  est  ordinairement  nwin- 
dre  de  2*  que  celle  de  l'air  extérieur  pris  au  nord,  et  la  tem- 
pérature des  salles  est  intermédiaire.  Ce  résultat  laisse  à 
désirer  sans  doute,  mais  en  l'absence  de  procédés  pratiques 
et  expérimentés,  le  service  du  génie  a  dû  s'en  contenter. 

576.  Observations  sur  l'évaluation  des  dépenses  admises  dans 
le  mémoire  de  M.  U  commandant  BenoU,  —  Cet  officier  supé- 
rieur a  établi  ses  calculs  pour  la  place  de  Vincennes,  et  d'à* 
près  les  prix  du  coBobustible  dans  cette  place^  où  la  houille 
ne  vaut  que  35  fr.  les  iOO  kilogr.,  tandis  que  dans  les  com- 
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paraisons  précédentes,  basées  sur  des  données  remontant  à 
1856,  le  prix  de  la  houille  a  été  ûxé  à  43  fr.  les  100  kilogr. 
La  partie  de  ces  dépenses  qui  est  relative  au  combustible  doit 
donc  être  augmentée  dans  le  rapport  de  43  à  35  ou  de 
1,00  à  1,23. 

D*une  autre  part,  le  chauffage  des  salles  exige  d'autant 
plus  de  combustible  qu'il  y  a  moins  de  malades;  il  faut  donc 
toujours  le  rapporter  au  nombre  maximum  de  ces  malades 
ou  des  lits,  qui  est  de  332. 

Enfin  il  convient,  pour  la  régularité  des  comparaisons  à 
faire  avec  d'autres  systèmes,  de  calculer  sur  une  ventilation 
de  60  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  pour  établir  le  prix 
réel  de  l'unité  de  ventilation. 

D'après  ces  réflexions,  je  crois  devoir  modifier  ainsi  qu'il 
suit  les  estimations  de  H.  le  commandant  Benoit  : 

Chauffage  pour  332  lits,  5600  fr.,  ou  ^^^^^^'^^ 

par  lit 20',75 

Ventilation,  23,52  x  1 ,23,  ou  par  lit 28S90 

Entretien  des  appareils  pour  332  lits 4',98 

Dépense  annuelle,  intérêts  non  compris 54^,66 

Intérêts  et  amortissement  du  capital  de  495^48  à 
10  pour  100 4y,54 

Dépense  annuelle,  intérêts  compris 104',S0 

La  yentilalion  exigée  par  le  marché  n'étant  que  de  30  mè- 
tres cubes  par  heure  et  par  lit,  il  s'ensuit  que  l'unité  de  ven- 
tilation d'un  mètre  cube  par  heure  et  par  an  coûterait  dans 
ce  système  : 

Intérêts  non  compris. . •  *-^  s  l',82  ; 
Intérêts  compris '     =  3',47. 
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Mais  comme  en  réalité  les  appareils  ont  élé  construits  pour 
fournir  une  ventilation  de  60  mètres  cubes,  et  qu'ils  vont 
souvent  à  100  mètres  cubes  et  à  ISO  mètres  cubes  par  heure 
et  par  lit,  et  que  les  dépenses  ci-dessus  rapportées  sont  rela- 
tives à  un  service  régulier,  où  le  volume  d*air  vicié  par  heure 
et  par  lit  atteignait  50  mètres  cubes»  il  s'ensuit  que  la  dépbnse 
annuelle  pour  l'unité  de  ventilation  ne  doit  pas  être  estimée 
à  plus  de  : 

44  66 
Intérêts  non  compris. .  •  -^—  =  l',09  ; 

Intérêts  compris î^^  =  2',  18. 

Ces  chiffres  sonf  plus  élevés  que  ceux  que  nous  avons 
trouvés,  au  n*  5tttt,  pour  les  appareils  de  chauffage  à  l'eau 
chaude,  mais  ils  s*en  r«approchent  assez.  Il  me  serait,  pour  le 
moment,  difficile  d'en  indiquer  de  plus  exacts. 

Enfin  il  est  juste  de  remarquer  que  l'expérience  a  constaté 
que  les  appareils  de  M.  Grouvelle  pouvaient  produire  l'éva- 
cuation de  100  et  de  120  mètres  cubes  d'air  par  heure  et  par 
lit,  ce  qui  serait  précieux  en  temps  d'épidémie,  et  que  la 
dépense  serait  loin  de  croître  dans  la  même  proportion. 

577.  Conclusion  relative  au  système  de  chauffage  établi  par 
M.  Grouvelle  à  V hôpital  de  Vincmnes.—  En  résumé,  ce  système 
parait  avoir  donné,  quant  à  l'évacuation  de  l'air  vicié,  des  ré- 
sultats d'autant  plus  satisfaisants,  qu'en  temps  d'épidémie  ils 
peuvent  être  accrus  dans  des  proportions  considérables,  sans 
qu'il  en  résulte  à  beaucoup  près  une  augmentation  propor- 
tionnelle dans  la  dépense. 

Les  frais  d'établissement  considérables  pourraient  être  di- 
minués, si' les  dispositions  pour  les  appareils  étaient  entre- 
prises en  même  temps  que  la  construction  du  b&timent. 

Le  mode  de  chauffage  mixte  à  la  vapeur  et  à  l'eau,  tout 
ingénieux  qu'il  est,  me  parait  avoir  presque  tous  les  incon- 
vénients du  chauffage  à  la  vapeur,  et  qui  doivent  en  faire 
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prohiber  l'emploi  dans  les  hftpitaox  et  dans  la  plupart  des 
édifices  publics  on  privés. 

L'introduction  de  l'air  nouveau  n'est  assurée  l'hiver  que 
par  l'action  des  poêles  et  des  différences  de  température,  et 
comme  elle  se  fait  par  les  grilles  à  fleur  des  planchers  et  par 
les  poêles,  elle  n'est  pas  sans  inconYéni^its. 

Mais  dans  les  autres  saisons,  cette  introduction  n'est  nulle- 
ment assurée.  Les  débouchés  naturels  qui  lui  sont  réservés 
sont  alors  insufGsants  et  ce  n'est  que  par  les  portes  et  les  fe- 
nêtres qu'elle  peut  être  complétée.  Il  serait  d'ailleurs  facile 
de  remédier  à  ce  défaut  que  nous  avons  signalé  dans  d'au- 
tres établissements. 

La  ventilation  de  l'étage  supérieur,  pour  laquelle  l'on  a  eu 
recours  à  l'appel  par  en  haut,  n'a  pas  été  établie  de  la  ma- 
nière la  plus  convenable,  et  celle  des  lieux  d^aisance  était 
défectueuse. 

Malgré  ces  critiques  il  n'en  reste  pas  moins  établi  par  les 
résultats  des  expériences  que  le  système  de  ventilation  par 
en  bas  établi  par  M.  Grouvelle  et  qui,  du  reste,  est  analogue 
à  ce  qui  avait  été  antérieurement  pratiqué  au  parlement  an- 
glais, peut  donner  des  résultats  satisfoisants  et  économiques. 

% 
Appareils  de  chauffage  et  de  Tentilation  par  Tair  chaud  établis  à  l'hôpital 

militaire  du  Gros-Caillou. 

Le  ministre  de  la  guerre  a  fait  établir  en  1858  dans  l'un 
des  bâtiments  de  l'hôpital  du  Gros-Caillou  deux  appareils  de 
chaufbgB  et  de  ventilation  par  l'air  chaud,  et  auxquels  l'on  a 
successivement  apporté  diverses  modiRcations  pour  en  amé- 
liorer les  effets.  Plusieurs  rapports  contenant  des  résultats 
d'expériences  ont  été  présentés  par  MM.  les  officiers  du  génie 
[  de  la  place  de  Paris,  et,  sans  les  analyser  tous,  je  mt  bome- 

I  rai  à  faire  connaître  les  conclusions  du  dernier  de  ces  rap- 

ports, rédigé  par  M.  le  lieutenant-colonel  Douhrelaine  d'après 
les  expériences  faites  avec  beaucoup  de  soin  par  M.  le  capi- 
taine Ràpatel. 
Le  bfttimeni  dans  lequel  les  appareils  ont  été  établis  cou- 
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sîste  (pi.  XI)  en  deux  aîles  symétriques  que  sépare  uo  par 
Villon  central  formanl  avant-corps  :  ces  ailes,  à  trois  étages, 
y  compris  le  rez-de^faanssée,  ont  à  chaque  étage  une  cham^ 
bre  contenant  24  lits.       ^ 

Des  deux  systèmes  de  chauffage*  et  de  ventilation  essayés, 
l'un,,  dit  système  à  calorifère  souterrain,  est  établi  dans  l'aile 
sud  du  bÀtiment,  et  TaiUre,  dit  système  à  calorifères  inté- 
rieurs, est  destiné  à  desservir  Taile  nord.. 


B,    I 


378.  Système  à  calorifères  souterrains^  otfii  swL  — -  Dans 
Tapplication  qu'on  a  faite  dans  le  bâtiment  I  du  premier  de 
ces  systèmes,  le  chauRage  est  obtenu  au  moyen  de  deux 
poêles  (pi.  XI,  fig.  1)  ou  calorifères  placés  chacun  sous  le  sol 
du  rez-de-chaussée  dans  la  direction  de  l'axe  longitudinal  et 
au  quart  de  la  longueur  des  salles,  à  partir  de  l'une  des  ex- 
trémités. 

La  chambre  du  calorifère  (pL  XI,  fig.  1,  2  et  4),  cylin- 
drique comme  le  poêle  qu'elle  contient,  mais  d'un  diamètre 
un  peu  plus  grand,  s'évase  beaucoup  à  sa  partie  supérieure 
(fig.  1)  où  se  trouve  aussi  formée  une  sorte  de  chambre  à  air 
que  recoufre  une  voAte  en  forme  de  calotte  sphérique. 

De  cette  chambre  partent  (pi.  XI,  fig.  4X  dans  quatre  di- 
rections différentes  et  groupés  trois  à  trois,  douze  cameaux 
distributeurs  dont  quatre,  savoir,  un  par  groupe,  débouchent 
danschacune  des  trois  salles  superposées  par  des  oritires,  au 
nombre  de  hait,  ménagés  au  niveau  du  plancher,  en  des 
points  choisis  peur  que  la  répartition  de  l'air  neuf  dans  les 
saUes  se  fosse  uniformément»  Cet  air  est  pris  à  Textérieury 
au  moyen  de  prises  d'air  directes,  que  l'on  a  disposées  de 
foçou  à  les  isoler  de  celle  du  foyer,  pour  éviter  qu'une  partie 
de  la  fumée  ou  l'odeur  des  produits  ne  pénétrassent  dans  les 
salles. 

Le  tuyau  de  fumée,  qui  avait  d'abord  son  origine  un  peu 
au-dessous  de  la  grille,  a  été  reporté  phis  tard  vers  le  haut 
de  la  cloche  du  calorilère;  il  s'élève  verticalement,  puis  se 
dirige  en  rampant  vers  une  gaine  ou  cheminée  de  ventilation 
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ménagée  dans  Tune  des  façades  da  bâtiment.  Ce  conduit 
rampant  et  la  cheminée  sont  compris  entre  deux  caroeanx 
d'arrivée  de  Fair  neuf,  afin  qu'il  profite  Thiver  de  leur  cha- 
leur. 

La  cheminée,  qui  doit  fonctionner  comme  cheminée  d'ap- 
pel, communique  à  cet  efTet  avec  chacune  des  trois  salles 
superposées  par  deux  ourertures,  dont  l'une  est  voisine  du 
plancher  et  sert  à  la  ventilation  d'hiver  et  dont  l'autre  devait 
être  affectée  à  la  ventilation  d'été,  et  se  trouve  par  suite  au 
niveau  ru  plafond.  Des  registres  permettent  de  régler  les 
quantités  d'air  qui  pénètrent  par  les  cameaux,  ainâ  que 
celles  qui  sortent  des  salles  par  les  cheminées  d'appel. 

Les  poêles  qui,  dans  les  premiers  essais,  se  chargeaient 
par  l'intérieur  des  salles,  ce  qui  offrait  plusieurs  inconvénients 
sérieux,  ont  reçu  une  buse  inclinée  ouvrant  dans  le  conduit 
souterrain  par  laquelle  le  coke  est  introduit.  L'intérieur  des 
poêles,  qui  primitivement  n'avaient  aucune  garniture,  a  reçu 
une  chemise  en  terre  cuite  ayant  principalement  pour  objet 
de  modérer  la  chaleur  communiquée  à  l'air;  mais  plus  tard, 
en  1861,  les  poêles  ayant  été  trouvés  insuffisants  pour  main- 
tenir dans  les  salles  la  température  voulue,  l'on  a  supprimé 
cette  garniture.  Dans  le  même  but  et  à  la  même  époque,  Ton 
a  accru  les  vides  de  la  grille  du  foyer,  en  les  rendant  é^aux 
aux  pleins,  ce  qui  a  donné  la  facilité  de  brûler  plus  de 
houille^ 

Enfin  l'on  a  adapté  à  la  partie  antérieure  de  la  cloche  un 
petit  tube  à  air  destiné  à  amener  l'oxygène  nécessaire  à  la 
combustion  de  l'oxyde  de  carbone  en  excès  qui  se  dégage 
du  coke. 

Gomme  l'air  vicié  des  salles  ne  s'échappe  que  par  les  deux 
cheminées  d'appel,  dont  chacune  correspond  à  l'un  des  poê- 
les, l'on  a  regardé  comme  nécessaire  de  les  répartir  l'une 
sur  la  façade  est,  l'autre  sur  la  façade  ouest  du  bâtiment  en 
des  points  situés  sur  une  ligne  oblique  à  l'axe  des  salles. 

En  hiver,  l'appareil  fonctionne  ainsi  qu'il  suit  : 

L'air  neuf  pénètre  par  la  prise  d'air  souterraine,  s'échauffe 
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au  contact  du  calorifère  et  de  ses  parois,  et  acquiert  ainsi 
une  légèreté  relative  en  vertu  de  laquelle  il  tend  à  s'élever,  et 
par  suite  à  suivre  la  voie  des  canaux  qui  le  font  déboucher 
dans  les  salles.  Son  mouvement  est  d'ailleurs  activé  par  la 
sortie  de  Tair  des  salles>  qu'aspire  la  cheminée  d'appel.  Le 
tirage  de  cette  dernière  est  dû  : 

I*  A  l'excès  de  sa  température  intérieure  sur  celle  de  l'at- 
mosphère extérieure  et  au  calorique  que  lui  abandonnent  le 
tuyau  de  fumée  et  les  deux  carneaux  qui  lui  sont  accolés; 

2*  A  la  diminution  relative  de  pression  qui  résulte  de  la 
vitesse  de  l'air  chaud  qui  y  est  envoyé. 

On  peut  d'ailleurs  augmenter,  si  les  circonstances  l'exigent, 
l'effet  aspiratoire  de  cette  cheminée  en  la  mettant  en  commu- 
nication avec  la  cheminée  souterraine  du  calorifère. 

En  été,  l'air  neuf  arrive  dans  les  salles  par  la  même  voie 
qu'en  hiver,  mais  alors  il  travei*se  inutilement  le  calorifère, 
sans  y  être  préalablement  échauffé.  Son  mouvement  en  cette 
saison  n'a  lieu  qu'en  vertu  de  l'action  indirecte  du  tirage  de 
la  cheminée  d'appel  de  l'air  vicié  qu'il  devient  nécessaire 
d*échauffer.  Un  poêle  extérieur  h  (pi.  XI),  logé  dans  une 
petite  chambre  en  maçonnerie  est  destiné  à  produire  cet  effet. 

Il  résulte  de  cette  description,  empruntée  presque  littérale^ 
ment  à  un  rapport  fait  au  comité  des  fortifications  par  H.  le 
lieutenant-colonel  de  la  Greverie,  le  3  avril  1860  : 

1*  Que  Tair  neuf  afQue  dans  les  salles  par  des  bouches  pla* 
cées  à  fleur  du  plancher  et  au  nombre  de  huit; 

2*  Que  l'air  vicié  n'est  appelé  que  par  deux  bouches  placées 
sur  les  cdtés  opposés  des  façades,  ce  qui  n'est  pas  suffisant 
pour  des  chambres  de  22  lits  et  présente  des  inconvénients 
que  je  signalerai  plus  tard. 

379.  Système  des  calorifères  intérieurs.  AUe  nord.  —  La  dis- 
position  des  calorifères  intérieurs  offre  beaucoup  d'analogie 
avec  celle  des  calorifères  souterrains.  Elle  en  diffère  en  ce 
que  la  chambre  en  maçonnerie  qui  entoure  ceux-ci  est  rem- 
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placée  par  nae  double  enTeloppe  en  tAIe  qa'on  a  étaUie  di- 
rectement sur  les  planchers,  comme  Font  fiiil  il  y  a  déjà 
longtemps  beaucoup  de  constructeurs.  L'air  neuf  anÎTe  par 
des  carneaux  ménagés  dans  Tépaissenr  des  planchers,  rem- 
plit l'espace  compris  entre  les  deux  enreloppes  des  calori- 
fères, s'^  échauffe  et  se  déverse  ensuite  dans  les  salles  par  des 
bouches  pratiquées  dans  Tenveloppe  eiléneure  vers  le  som- 
met de  l'appareil. 

Dans  ce  système,  le  tuyau  de  fumée  se  rend  dans  une  des 
deux  cheminées  d'appel  qui  sont  aussi  disposées  sur  les  fa- 
çades opposées  et  détermine  l'appel,  ainsi  que  cela  se  prati- 
que depuis  longtemps  dans  les  écoles.  Ce  dernier  système 
n'a  rien  de  neuf  quant  aux  calorifères  et  au  concours  qu'ils 
apportent  à  la  ventilation,  il  est  tout  à  fait  analogue  aui 
dispositifs  imparfaits  en  usage  dans  les  écoles  et  dans  des 
locaux  où  l'on  ne  séjourne  qu'une  partie  de  la  journée. 

Quant  au  chauffage  par  le  coke,  on  sait  qu'il  oflre  l'avan- 
tage d'être  assez  régulier  et  de  pouvoir  être  modéré,  mais  à  la 
condition  de  bien  régler  l'alimentation  d*air  destinée  à  en- 
tretenir la  combustion.  Il  a  été  depuis  longtemps  l'objet  de 
perfectionnements  ingénieux  dus  en  grande  partie  audoctear 
Amott,  bien  connu  en  Angleterre  et  auquel  on  doit  ausd  plu- 
sieurs appareils  de  chauffage  et  de  ventilation. 

Pour  la  ventilation  d'été,  l'aile  nord  est,  comme  l'aile  sad, 
pourvue  de  deux  petits  calorifères  extérieurs  (pi.  XI)  destinés 
à  chaufTer  l'air  des  cheminées  d'évacuation. 

S80*  Expériences  exécutées  sur  VaiU  sud  eu  bdibmiU  L  — 
Calorifères  souterrains,  —  Des  expériences  faites  avec  soin 
ont  été  exécutées  en  février  et  mars  1861  par  une  tempéra- 
ture extérieure  moyenne  de  9*^,45,  et  en  aotU  de  la  même 
année  par  une  température  extérieure  de  24*,  12,  par  M*  le 
capitaine  Rapatel.  Elles  ont  été  répétées  les  mêmes  jours,  à 
trois  heures  différentes,  et  les  résultats  offrent,  quant  aux 
températures  et  aux  voimnes  d'air  vicié  évacués,  toute  la  ré- 
gularité qu'on  peut  espérer  en  pareille  occasion.  Il  en  a  été 
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tout  différemment  pour  les  volumes  d'air  introduîTs  qui,  par 
suite  de  la  faiblesse  de  Taspiration  et  des  résistances  qu'il 
avait  à  vaincre,  n*a(!luait  que  très-irrégulièrement  ThiTer  et 
très-peu  ou  point  du  tout  en  été. 

Les  résultats  de  ces  expériences  sont  résumés  dans  le  ta* 
bleau  suivant  : 
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581.  Conséquences  des  résultats  consignés  dans  le  tableau  pré- 
cédent. —  Si  Ton  jette  les  yeux  sur  ce  tableau,  Ton  voit  qu'en 
moyenne  les  deux  calorifères  souterrains  D*ont  élevé  la  tem- 
pérature de  Tair  des  salles  qu'à  IS^^S»  alqrs  que  celle  de 
l'air  extérieur  était  de  9*,45.  C'est  donc  une  élévation  de  5*,75 
qu'ont  produit  ces  appareils.  D'après  d'autres  observations 
faites  l'hiver,  lorsque  la  température  extérieure  était  de  6  à 
8^  au-dessous  de  zéro,  l'on  n'a  jamais  pu,  quelque  soin  que 
l'on  prit  du  feu,  dépasser,  pour  les  salles,  la  température  de 
12%  ce  qui  n*est  pas  suffisant  pour  des  malades.  Il  est  d'ail- 
leurs à  l'inverse  très-difficile  de  modérer  la  température, 
quand  le  temps  est  doux. 

La  Tentilation  pendant  les  expériences  de  février  et  de 
mars  1861 ,  s'est  élevée  en  moyenneà  19"-%867,  soit  20  mètres 
cubes  d'air  vicié  extrait  par  heure  et  par  lit;  le  volume  d'air 
neuf  admis  par  les  bouches  n'a  été  que  de  9»*%679  en 
moyenne  par  heure  et  par  lit. 

La  consommation  de  combustible  a  été  de  230  kilogram- 
mes par  jour  pour  les  calorifères  et  les  trois  salles  de  l'aile 
.sud,  contenant  ensemble  66  lits.  En  comptant  le  coke  à 
42  francs  seulement  les  1000  kilogrammes  (ce  qui  est  je  crois 
un  prix  trop  bas*),  cela  revient  à  une  dépense  de  0^,1 46  par 
jour  et  par  lit,  ou  à  365  X0',146= 53^,29  par  an  et 
par  lit,  ci 53^29 

La  dépense  totale  d'établissement  a  été  pour  cette 
aile  de  1 7  500  francs,  en  la  réduisant  à  1 4000  francs 
pour  tenir  compte  des  diverses  modifications  in- 
troduites, elle  revient  à  215',15  par  lit  dont  l'in- 
térêt et  ratnortissement  à  10  pour  100  sont  de    21^,51 

L'entretien  des  appareils  évalué  à  2  pour  100  par 
an  et  par  lit,  serait  de 0',43 

À  reporter  75',23 

*  Noos  ftTODS  admis  le  prix  de  43  francs  les  lOûO  kilogrammes  dans  les 
comparaisons  précédentes. 
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En  admettant  qu'an  seul  chaolTeor  puisse  suffire 
pour  le  senrice  de  jour  et  de  nuit  des  quatre  ca- 
lorifères, la  moitié  de  son  salaire  annuel  à  4  francs 

730^ 
par  jour  serait  par  Ut  de-r^ ll',06 

DO 

La  dépense  annuefle  par  )it  est  donc  de 86',29 

intérêts  compris,  ou  de 64',78 

intérêts  non  compris. 

Le  Tolume  d'air  vicié  extrait  ayant  été  trouTè  de  20^^00 
par  heure  et  par  lit.  la  ventilation  annuelle  d'un  mètre  cabe 
d'air  est  donc  revenue  : 

Intérêts  compris  à. .. .       '     =  4^32 

Intérêts  non  compris  t      '     =:  3^,14 

Pendant  ces  expériences,  le  calorifère  d'été  ne  fonctionnail 
pas. 

A  l'inverse,  au  mois  d'août  les  deux  calorifères  d'été  fonc- 
tionnaient seuls,  et  l'on  a  consommé  pour  les  deux  100  kilo- 
grammes de  coke,  qui,  au  prix  de  42  francs  pour  100  kilo- 
grammes, ont  coûté  4',20  par  jour  ou  -~-  =  O',0636  par  lil 
et  par  jour. 

En  admettant  que  la  dépense  du  combustible  faite  lors  des 
expériences  de  février,  où  la  température  moyenne  a  été  de 
9*,45,  n'excédât  pas  la  moyenne  des  200  jours  d'hiver, ce  qui 
est  une  supposition  très-favorable  au  système,  l'on  aurait 
pour  la  dépense  annuelle  de  combustible  : 

ÎOO  jours  d'hiver  à  0'i46  =  29'20 

165  jours  d'été  à    0'0636  =  10,49 

Dépense  annuelle  de  combustible  par  lit  39,69 

il  repmter  «9,69 
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Keport  '39^69 

Entretien  des  appareils. .» 0,43 

Chauffeurs 11, 0§ 

Dépenses,  intérêts  non  compris. ».. 51,18 

Intérêts. 21,04 

Dépenses  totales,  intérêts  compris 7S,22 

Si  nous  admettons  que  laven  tilation  normale,  soit  la  moyenne 

de  celles  qui  ont  été  constatées  par  M.  le  capitaine  Rapatel 

ig  g7  -1-26  37 
est  égale  à  — - — ^ — '~^  =  23"'«,22,  il  s'ensuivrait   que  la 

ventilation  annnelle  d'an  milre  xmbe  d'air  par  heore  coâte- 

rait  avec  ce  système  : 

72'  22 
Intérêts  compris. . . .         '     =  3',  1 1 

51'  12 
Intérêts  non  compris    jr^ = 2',20. 

L*on  voit  donc  que,  dans  ces  hypothèses,  évidemment  fa- 
vorables au  système,  la  ventilation  annuelle  serait  -encore 
beaucoup  plus  chère  que  dans  tous  ceux  que  nous  avons 
examinés  jusqu'ici. 

Malgré  toutes  les  améliorations,  successivement  apportées 
à  ces  appareils,  l'on  n'a  pn  éviter,  principalement  au  rez-de-> 
chaubsée,  une  odeur  sulfureuse  désagréable  et  parfois  into- 
lérable. 

En  visitant,  au  mois  de  février  1862,  les  salles  de  Taile  sud 
de  ce  pavillon,  j'ai  constaté  que,  par  un  vent  de  nord-est  assez 
fort,  l'air  extérieur  était  refoulé  dans  les  salles  à  tous  les 
étages. 

388.  Expériences  sur  les  appareils  de  l'aile  nord  du  bâti* 
meni  L  —  L*on  doit  aussi  à  M.  le  capitaine  Rapatel  des  ex- 
périences analogues  aux  précédentes  sur  les  appareils  étabUs 
dans  Paile  nord  du  même  bAtiment.  Les  résultats  de  ces  ob- 
servations sont  résumés  an  tableau  suivant. 
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385.  Conséquences  des  résulUUs  consignés  dam  le  tableau 
précédent.  —  Dans  les  expériences  faites  à  la  fin  de  février 
et  de  mars  1861,  la  température  extérieure  était  assez  douce 
pour  qu*il  ait  suffi  d'allumer  un  seul  des  calorifères  extérieurs; 

mais  les  deux  calorifères  extérieurs  de  ventilation  étaient 

« 

aussi  allumés.  Le  volume  d'air  vicié  extrait  ne  s'est  élevé  en 
moyenne  qu'à  13— «,98  par  heure  et  par  lit,  quoique  l'excès 
de  la  température  de  la  gatne  de  ventilation  sur  la  tempéra- 
ture extérieure  ait  été  moyennement  de  38^8.Levent  a  varié 
du  Nord-Ouest  au  Sud-Ouest  et  a  été  parfois  assez  violent 
pour  produire  des  refoulements  dans  la  cheminée. 

La  consommation  de  combustible  a  été  de  250  kilogrammes 
de  coke  par  jour,  ce  qui,  k  raison  de  66  lits,  correspond  à  une 
dépense  de  0',160  par  jour  et  par  lit.  Il  n'a  pas  été  possible 
de  mesurer  le  volume  d'air  neuf  introduit  par  l'enveloppe  du 
calorifère. 

Dans  les  expériences  d'été ,  faites  du  4  au  5  août  1860, 
par  une  température  moyenne  extérieure  de  26^4,  le  volume 
d'air  extrait  des  salles  a  été  en  moyenne  de  26"*<',625  par 
heure  et  par  lit.  L'excès  moyen  de  la  température  de  la  gatnc 
sur  la  température  extérieure  a  été  de  28*, 3.  Les  expériences 
du  5  août,  faites  par  un  temps  calme,  ont  contribué  à  élever 
cette  moyenne,  qui,  le  2  et  3  août,  n'était  que  de  24*'%70. 
La  dépense  de  combustible  a  été  de  100  kilogrammes  de  coke 
par  jour  pour  les  deux  calorifères  extérieurs,  comme  pour 
les  deux  appareils  semblables  de  l'aile  Sud  et  la  dépense  a 
été  aussi  de  0',0636  par  jour  et  par  lit. 

En  admettant  encore  ici  que  la  dépense  de  combustible 
pendant  les  200  jours  d'hiver,  soit  seulement  de  0',160 
partit,  ou  en  tout  de  200X0,160 32',00 

et  que  de  même  elle  soit  de  0^.0636  pour  chacun 

des  165  jours  d'été  ou  en  tout  de  165  xo',0636=    I0^40 

La  dépense  annuelle  pour  le  combustible  par  lit 
seraitde 42^49 

A  reporter. . .      42',  49 
VEUT.  i«  37 
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Report 4^,49 

L'entretien  des  appareils  étant  encore  évalué  par 
par  lit  à ..       0',43 

Le  salaire  du  chauffeur  à li',06 

La  dépense  par  lit,  intérêts  non  compris  serait  de    53^98 

En  supposant  que  la  dépense  dYtablissement  n'ait 
été  que  de  12  000  francs»  soil  de  181^81  par  lit, 
rintérét  et  ramortissemenl  à  10  pour  100  seraient 
de 18',18 

Et  la  dépense  annuelle  par  lit,  intérêts  compris, 
s'élèverait  à 72»,16 

G*est-^-dire  à  peu  près  la  même  que  pour  Taile  Sud,  où 
Ton  a  employé  les  calorifères  souterrains. 

Si,  enfln,  Ton  admettait  aussi  que  le  volume  moyen  d*air 
évacué  fût  la  moyenne  arithmétique  des  deux  volumes  trou* 
vés  en  février  et  en  août  1861,  ce  volume  serait  de  20""%30 
par  heure  et  par  lit,  et  alors  la  ventilation  annuelle  d*uo 
mètre  cube  d*air  par  heure  et  par  lit,  reviendrait,  avec  ce 
système  : 

Intérêts  compris  à. . . .  SQf^=^'>^^ 

•  53'  98 

Intérêts  non  compris  à  ôô^"^^''®®' 

C'est-à-dire  un  peu  plus  cher  que  celui  de  l'aile  Sud. 

5tM.  Observations  sur  remploi  du  calorifère  intérieur.  ^ 
L'emploi  de  ces  calorifères,  .qui  sont  loin  d'être  aussi  bien 
établis  que  divers  autres  appareils  du  même  genre,  destinés 
à  brûler  du  coke,  présente,  dans  le  cas  où  l'on  veut  les  em- 
ployer à  activer  la  ventilation,  des  inconvénients  de  plus  d'un 
genre.  Outre  la  malpropreté  et  la  mauvaise  odeur  qu'occa- 
sionne leur  service,  ils  s'échauffent  trop  fortement,  et  leur 
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voisinage  est  parfois  insapportable,  tandis  qa'à  l'inverse  iis 
sont  sujets  à  se  refroidir  trop  brusquement. 

Quand  le  temps  est  doux,  un  seul  de  ces  appareils  suffisant 
pour  le  chauffage  d'une  salle,  Ton  n'allume  pas  Tautre,  et 
alors,  noiHseulement  l'alimentation  d*air  neuf  se  trouve  ré- 
duite de  moitié,  mais  la  cheminée  de  celui  des  calorifères  qui 
ne  fonctionne  pas,  ne  sert  plus  à  la  ventilation  et  fournit 
même  de  l'air  froid,  si  son  calorifère  extérieur  n'est  pas  al- 
lumé, ce  qui  peut  arriver  souvent. 

S85.  Observations  communes  aux  appareils  des  deux  ailes  du 
bâtiment  L  —  La  disposition  générale  donnée  aux  appareils 
de  ehauffage  et  de  ventilation  des  deux  ailes  du  bâtiment 
présente  d'ailleurs  des  inconvénients  graves.  Les  arrivées 
d'air  neuf  y  sont  complètement  insuffisantes  et  placées  d'une 
manière  défectueuse. 

Les  cheminées  d^évacuation  ne  sont  pas  partagées  à  chaque 
étage  par  des  languettes,  ce  qui  est  un  défaut  inhérent  au 
système  et  permet  parfois  à  Tair  vicié  d'un  étage  de  pénétrer 
dans  un  autre,  soit  de  bas  en  haut,  soit  de  haut  en  bas, 
quand  des  circonstances  accidentelles  changent  les  relations 
des  pressions. 

Malgré  le  soin  que  l'on  peut  apporter  au  règlement  des 
orifices,  il  se  produit  dans  les  volumes  d'air  évacués  et 
dans  la  vitesse  des  variations  considérables  d*un  étage  à 
Fautre. 

Uétablissement  de  deux  cheminées  seulement,  pour  des 
chamhres  de  22  ou  de  24  lits,  pour  l'évacuation  de  Pair  vicié, 
a  pour  conséquence  forcée  que  Tair  de  plusieurs  lits,  parfois 
occupés  par  des  malades  atteints  de  1)lessures  graves  et  pu- 
rulentes ou  d'affections  contagieuses,  vient  afOuer  autour 
des  lits  voisins  de  ces  cheminées,  ce  qui  est  contraire  aux 
principes  d'une  bonne  ventilation. 

Enfin  la  ventilation  produite  par  ces  appareils  est  tout  à  fait 
insuffisante,  et  pour  qu'elle  atteignit  le  chiffre  normal  de  60  mè- 
tres cubes  d'air  par  heure  et  pai*  lit,  la  dépense  d'établissement 
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devrait  être  plus  qae  doublée,  ce  qui  ferait  disparaître  l'avan- 
tage qui  leur  a  été  attribué  d'une  iostallatioa  économique. 

De  Fensemble  des  expériences  et  des  observations  que 
nous  venons  d'analyser»  ainsi  que  des  tentatives  infructueu- 
ses d'amélioration  de  ces  appareils  de  chauffagfe  et  de  ven- 
tilation par  Tair  chaud  établis  à  rfaôpilal  du  Gros-Gaillou, 
depuis  1859  jusqu'à  ce  jour,  le  service  du  Génie  a  conclu  qu'il 
y  avait  lieu  de  renoncer  à  les  employer  et  à  chercher  davan- 
tage à  les  perfectionner. 

S86.  Hôpital  de  Yincennes,  ^  Chauffage  et  ventilation  par 
Vair  chaud  du  bâtiment  c.  —  Disposition  des  appareils  à  air 
chaud.  —  «  Le  chauflTage  et  la  ventilation  du  bâtiment  c  sont 
obtenus  au  moyen  d'appareils  à  air  chaud  dont  la  disposition 
est  en  apparence  fort  simple.  Un  courant  d'air  rapide  chauffé 
à  90*  environ  par  un  fourneau  à  coke,  pi.  XII,  fig.  1,  s'élève 
vers  les  différents  étages  et  s'y  distribue.  Deux  colonnes  d'air 
chaud  et  la  fumée  du  fourneau  montent  dans  des  cheminées 
d'appel  et  y  déterminent  par  le  double  effet  du  chauffage  el 
de  l'entraînement,  l'ascension  de  l'air  vicié  soutiré  des 
salles  *. 

c  Chaque  appareil  se  compose  de  deux  fourneaux  établis 
dans  un  même  compartiment  des  caves.  L'un,  pi.  XII,  fig.  i 
et  fig.  3,  le  calorifère,  placé  au-dessous  du  milieu  du  bâti- 
ment est  destiné  à  chauffer  et  à  ventiler  pendant  l'hiver  les 
salles  situées  au-dessus,  au  rez-de-chaussée,  au  premier, 
au  second  et  au  troisième  étage,  sur  une  longueur  de  bâti- 
ment d'environ  li*,50  et  une  largeur  intérieure  de  8  mètres, 
soit  100*1,0  de  superficie.  La  hauteur  des  quatre  étages 
ensemble  étant  de  17",50  environ,  cela  correspond  à  une  ca- 
pacité de  1750  mètres  cubes. 

c  L'autre  calorifère  fr,  fig.  S  et  fig.  7,  appelé  le  ventHatew, 
doit  servir  à  ventiler  les  mêmes  espaces  pendant  l'été;  mais, 
par  une  modification  introduite  dans  le  cours  de  la  construc- 

*  Extrait  da  rapport  de  M.  le  commandant  da  génie  Benoit 
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tioiii  il  peut  Tenir  en  aide  au  calorifère  pendant  les  grands 
froids,  soit  en  ventilant  les  salles  et  laissant  aussi  toute  la 
puissance  du  calorifère  employée  au  chauffage,  soitmèn\een 
envoyant  à  celui-ci  une  partie  de  son  air  chaud. 

«  Huit  appareils  ont  été  construits  dans  le  bâtiment  &,  six 
complets  avec  calorifère  et  ventilateur  se  trouvent  sous  le 
pavillon  Sud  et  les  deux  grandes  salles.  Les  deux  autres 
n*ont  que  le  calorifère  :  le  premier  de  ceux-ci  chauffe  l'es- 
calier central  et  les  petits  locaux  contigus  et  ventile  les  latrines 
pendant  l'hiver  (il  a  été  trouvé  insuffisant  pour  ce  service), 
l'autre  chauffe  le  pavillon  Nord  occupé  par  les  sœurs.  Ces 
appareils,  bien  que  différant  entre  eux  par  quelques  détails  à 
cause  de  leurs  situations  diverses,  présentent  des  dispositions 
générales  semblables.  Il  suffira  donc  de  présenter  la  des* 
cription  d'un  appareil  complet  :  nous  prendrons  pour  type 
l'appareil  n*"  2.  > 

387.  Calarifère.  —  «  L'air  est  pris  dans  le  jardin  de  l'hô- 
pital, sur  la  face  orientale  du  bâtiment,  soit  par  un  soupirail 
là  où  le  soubassement  est  assez  élevé,  soit  par  un  puits  et 
une  galerie.  Cette  prise  et  son  conduit  ont  50  décimètres 
carrés  de  section  :  celui-ci  passe  sous  le  corridor  des  caves 
et  débouche  à  la  base  du  calorifère. 

«  Le  calorifère  consiste  en  un  fourneau  cylindrique  a  en  fonte 
ayant  3*,30de  hauteur  et  0",50de  diamètre.  Les  quatre  pièces 
dont  il  se  compose  sont  assemblées  à  emboîtement  et  lutées 
avec  soin,  pour  empêcher  le  mélange  des  gaz  de  la  combus- 
tion avec  l'air  envoyé  dans  les  salles.  (Ce  qui  n'exclut  pas  tout 
à  fait  cet  niconvénient ,  surtout  après  un  certain  temps  de 
service.) 

«  Le  foyer  est  garanti  par  un  manchon  en  terre  cuite  contre 
l'action  trop  vive  du  feu  :  au  moyeu  de  coins  en  fer,  qui  le 
supportent,  on  peut  le  retirer  et  renouveler  le  manchon;  les 
autres  pièces  demeurent  alors  suspendues  par  des  cercles  en 
fer. 

«  La  surface  de  chauffe  du  fourneau  et  de  son  tuyau  de 
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fumée  est  de  4"*"i,40.  La  capacité  des  locaux  i  chanfler  dans 
Taile  Sud  est  de  17  505  mètres  cubes,  ce  qui  donne  le  rapport 
de  l.mètre  carré  pour  400  mètres  cubes;  rapport  que  Texpé- 
rîence  a  démontré  être  trop  faible*,  d'autant  plus  qn*une  par- 
tie de  Fair  chaud  provenant  du  calorifère  sert  à  la  Tentilation 
et  qua  Tair  des  salles  est  renouvelé  toules  les  heures. 

«  Comme  on  Ta  dit  plus  haut,  le  fourneau  yentilateur  b^  peut 
apporter  au  chauffage  le  concours  de  ses  2"-'«,80  de  surface  de 
chauffe,  ce  qui  donne  un  total  de  7"'^,20  ou  1  mètre  carré 
pour  243  mètres  cubes  d*espace  à  chauffer  (ce  qui  est  encore 
insuffisant). 

«  Dans  les  salles  de  l'aile  Nord ,  la  capacité  des  salles  à 
chauffer  est  seulement  de  1425  mètres  cubes  par  calorifère, 
correspondant  à  324  mètres  cubes  par  mètre  carré  d€  sur- 
face de  chauffe,  ou  enfin  à  198  mètres  cubes  par  mètre 
carré  de  surface  de  chauffe,  en  tenant  compte  de  l'action 
combinée  du  petit  fourneau. 

«  Une  tubulure  fermée  par  un  clapet  en  tAle  sert  à  l'intro- 
duction de  la  charge. 

«  Le  combustible  employé  est  le  coke.  La  consommation 
est  de  9  à  10  kilog.  par  heure**.  La  fumée  du  calorifère  est 
conduite  dans  un  tuyau  a  jusqu'au  sommet  d'une  cheminée 
d*appel  pratiquée  dans  la  façade  Esl  du  b&timent;  elle  sort 
à  180V  Un  tuyau  de  0*,25  de  diamètre  concentrique  au  pré- 
cédent, et  partant  de  la  chambre  à  air,  verse  de  l'air  chaud 
dans  la  même  cheminée  :  enfin,  un  autre  tuyau  de  0^,25  de 
diamètre  amène  un  courant  d'air  chaud  dans  la  cheminée 
d'appel  de  la  façade  Ouest. 

<  La  chambre  à  air  a  la  forme  d'un  cylindre  surmonté  par 
une  calotte  sphérique:  son  enveloppe  esl  construite  en  bri- 
ques réfractaires.  La  hauteur  est  de  3",90,  son  diamètre  inté- 


*  Les  bons  coDstrucleurs  allouent  ordinairement  1**^,00  pour  200 mètres 
eubes,  sans  compter  le  tuyau  de  fumée. 

**  Cette  consommation  de  10  kil.  corresponde  un  Tolume  de 0"*', 025  et  à 
un  al)aissement  de  O^^IO  à  0"*,12  par  heure.  li  s'ensuit  qu'il  faut  charger 
le  fourneau  toutes  les  trois  ou  quatre  heures  quand  le  feu  doit  être  continu. 
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rieur  de  l'^yôO,  sa  capacité  de  7  mètres  cubes,  déduction  Coûte 
du  fourneau.  Elle  est  U^versée  dans  sa  hauteur  par  une  spi- 
rale en  tôle  c  qui  oblige  Vair  à  circuler  sur  la  surface  de 
ifiaufife,  avant  de  s'échapper  par  les  oriQces  supérieurs-' 

«  Au-dessus  du  fourneau  se  Urouve  placé  un  bassin  en  fonte  ^ 
d*une  contenance  de  75  litres»  qu*on  peut  remplir  d'eau  par 
Textérieur  jusqu'à  un  niveau  déterminé.  Son  objet  est  de 
rendre  à  l'air  chaud  destiné  aux  salles  l'humidité  que  le  con- 
tact de  la  fonte  brûlante  a  pu  lui  enlever  et  qui  est  nécessaire 
à  la  respiration.  » 

388.  Distribution  de  Vair  chaud.  --  <  Les  canaux  de  distri- 
bution partent  de  la  voûte  de  la  chambre  à  air  :  quatre  tuyaux, 
pL  XII,  fig.  1  et  S,  de0",16  conduisent  Tair  dans  la  salle  du 
rez-de^:haus6ée,  celui  qui  est  destiné  aux  étages  sort  par  un 
orifice  supérieur,  pi.  XII,  fig.  1,  de  0",70  de  diamètre.  La 
distribution  se  fait  dans  le  socle  du  poêle  du  rez-de-chaussée 
où  des  registres  ouvrent  à  volonté  trois  tuyaux  concentriques  : 
le  plus  gros  tuyau  débouche  dans  le  poêle  du  premier  étage, 
pi.  XII,  fig.  1,  le  moyen  dans  le  poêle  du  second,  le  plus 
petit  dans  le  poêle  du  troisième.  De  la  base  de  chaque  poêle 
rayonnent  quatre  tuyaux,  pi.  XII,  flg.  1,  en  poterie  qui  pas- 
sent sous  le  parquet  et  conduisent  Tair  jusqu'aux  bouches. 

c  Mais  les  poêles  ne  donnent  eux-mêmes  issue  à  l'air  chaud 
que  par  de  petits  trous  de  O^.Ol  à  0'",02  de  diamèUre,  qui  ont 
été  reconnus  nécessaires  pour  que  cet  air  y  circule  et  les 
écbaufie.  La  sur&ce  de  ces  poêles  est  de  3'"-^,46. 

<  Les  bouches  d'air  chaud  dans  les  salles,  au  nombre  de 
quatre  seulement  par  caloriière,  sont  circulaires  et  ouvertes 
à  fleur  du  parquet.  Elles  sont  munies  d'un  cylindre  mobile  en 
fonte,  formant  grille  au  moyen  duquel  on  peut  régler,  comme 
avec  un  robinet,  l'introduction  de  l'air.  » 

880.  Fourneau  de  f>enHlation.  —  <  L'appareil  A,  pi.  XIl, 
fig.  S,  destiné  à  produire  la  ventilation  des  salles  pendant 
l'été  et  à  concourir,  s'il  en  est  besoin ,  pendant  l'hiver  au 
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chauffage  et  à  la  venlilatioD,  présente  des  dispositions  ana- 
logues à  celles  du  fourneau-calorifère. 

<  La  prise  d*air  est  faite  dans  la  cave  par  14  décimètres  carrés 
de  sectionne  fourneau  a  8  mètres  de  hauteur  et  0*,40  de  dia- 
mètre. Il  est  composé  de  trois  pièces»  dont  les  deux  iuférieores 
peuvent  être  enlevées  pour  remplacer  le  manchon  de  terre 
du  foyer. 

<  La  pièce  supérieure  k  porte  une  tubulure  e  pour  Fintro- 
duction  de  la  charge,  et  une  autre  pour  Tévacuation  de  la 
fumée.  La  surface  de  chauffe  est  de  2"'^80,  la  capacité  du 
foyer  de  22  litres;  la  consommation  moyenne  de  5  kilog.  de 
coke  par  heure  ou  environ  2^,80  par  1000  kilog.  d*air  extrait 
des  salles. 

c  La  chambre  à  air  a  de  même  la  forme  d*un  cylindre  sur- 
monté par  une  calotte  sphérique  :  sa  hauteur  est  de  2",50;  son 
diamètre  de  0^,76  ;  sa  capacité  de  0""«,36,  déduction  faite  da 
fourneau.  L*air  introduit  dans  la  chambre  par  le  dessous, 
s'échauffe  à  la  température  de  80^  et  s'échappe  par  les  trois 
oriGces  que  présente  la  calotte. 

c  Le  premier  de  ces  orifices  destiné  à  concourir  au  besoin 
au  chauffage  porte  l'air  chaud  par  un  tuyau  de  0*,30  dans  la 
chambre  du  grand  fourneau;  le  second,  destiné  à  la  ventila- 
tion de  la  cheminée  Est,  porte  l'air  chaud  dans  cette  cheminée 
par  un  tuyau  de  0"',25  ;  le  troisième,  pratiqué  au  sommet  de 
la  voûte  laisse  passer  le  tuyau  de  fumée  qui  monte  dans  la 
cheminée  Ouest,  entouré  d'un  tuyau  d'air  chaud  de  (r,25; 
cette  fumée  et  cet  air  chaud  devant  servir  à  produire  le  tirage 
de  la  cheminée  occidentale.  Ces  trois  orifices  s'ouvrent  et  se 
ferment  par  des  clefs  :  dans  le  troisième  conduit  débouche  le 
conduit  venant  du  grand  calorifère  et  qui  apporte  l'hiver 
dans  la  cheminée  Ouest  l'air  chaud  destiné  à  la  ventilation.  > 

S80.  Appareil  ventilateur.  —  «  Dans  chaque  trumeau  des 
salles  s*ouvrent,  pi.  XII,  fig.  2,  deux  bouches  par  lesquelles 
s'opère  la  ventilation  de  ces  salles  et  qui  introduisent  Tair 
dans  des  gaines  verticales  ou  cheminées  d'appel  ménagées 
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dans  l'épaisseur  des  murs  de  façade.  Ces  bouches  sont  de  for- 
mes et  de  dispositions  en  tout  semblables  à  celles  du  système 
Grouvelle. 

«  Les  deux  fourneaux  voisins,  calorifère  et  ventilateuri  ont 
des  cheminées  distinctes  élevées  contre  les  murs  de  façade  et 
dépassant  de  ^"^fiO  la  corniche  du  bâtiment. 

«  Pendant  Tété»  c'est  la  cheminée  Ouest  qui  reçoit  la  fu- 
mée et  l'air  chaud  venant  dupetit  fourneau.  Enfin,  si,  pendant 
les  grands  froids,  on  fait  fonctionner  simultanément  les  deux 
fourneaux,  leurs  tuyaux  de  fumée  suffisent  pour  les  deux  ap- 
peis  d'Est  et  d'Ouest;  l'air  échauffé  par  les  deux  foyers  est 
réuni  sous  la  calotte  du  calorifère  et  porté  dans  les  salles  par 
les  canaux  de  distribution. 

«  Les  calorifères  étant  placés  sous  le  bâtiment  à  des  distances 
de  3  ou  4  trubieaux  (12"',60  à  I6°',80}les  uns  des  autres,  il 
en  résulte  que  dans  chaque  intervalle  deux  ou  trois  gatnes 
d'évacuation  ne  sont  pas  parcourues  par  la  fumée  ou  par  l'air 
chaud;  mais  ces  gaines  s'élèvent  verticalement  jusqu'au  pla- 
fond et  vont  sous  le  plancher  gagner  la  cheminée  principale. 
Pour  égaliser  la  ventilation  on  ouvre  entièrement,  c'est-à-dire 
à  0",85  les  bouches  intermédiaires  et  seulement  à  0",10, 
celles  qui  correspondent  aux  cheminées  d'appel  proprement 
dites.  Malgré  ces  précautions,  il  y  a  une  très-grande  inégalité 
dans  l'appel  qui  se  produit  par  ces  divers  conduits. 

c  Ainsi,  l'appareil  de  ventilation  met  en  mouvement  l'air 
des  cheminées  et  par  suite  l'air  des  salles,  non-seulement  par 
l'élévation  de  température  qu*il  lui  communique,  mais  encore 
par  l'aspiration  qu'il  détermine  dans  les  conduits  latéraux 
aux  divers  étages. 

c  Une  mitre  couronne  chaque  cheminée  d'appel  pour  atté- 
nuer autant  que  possible  l'effet  des  coups  de  vent  et  s'opposer 
aux  remous  intérieurs. 

«  L'éUige  mansardé  ne  possède  de  boUches  d'appel  que  sur 
les  cheminées,  c'est-à-dire  deux  par  calorifère,  et  encore  ces 
bouches  fonctionnent-elles  généralement  mal,  par  suite  du 
faible  tirage  des  cheminées  à  cette  hauteur  et  de  leur  refroi- 
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dissement.  Les  coops  de  Yent  s*y  font  sentir  et  il  send)Ie  pré- 
férable de  les  tenir  fermées.  On  y  a  snppléé  par  des  évents 
de  ai'^-'.eo  d*ouverture  (environ  2  décimètres  carrés  par 
malade),  percés  dans  le  plafond  et  réglés  par  des  registres. 
Ils  donnent  issue  à  Tair  vicié  dans  une  gaine  horizontale, 
pi.  XII,  fig.  1  et  2,  ménagée  entre  le  toit  et  le  plaftmd  et  ayant 
une  section  d*nn  mètre  carré.  Cette  gaine»  qui  règne  au- 
dessus  de  toute  la  saiié,  est  partagée  au  milieu  de  sa  longueor 
par  une  cloison  ;  les  deux  portions  voisines  du  pavillon  cen- 
tral aboutissent  à  la  grande  cheminée  Y  qni  surmonte  ce 
pavillon,  les  deui  autres  portions  de  gatne  conduisent  au 
cheminées  des  pavillons  extrêmes,  et  conune  ces  cheminées 
ont  une  hauteur  de  6^^,60  au-dessus  du  plafond  du  troisième 
étage,  elles  produisent  un  appel  assez  énergique  et  contri- 
buent ainsi  par  la  ventilation  naturelle  à  Faérage  de  la  salle. 
Ce  dernier  dispositif  est  celui  qui  sert  à  obtenir  la  ventilation 
à  cet  étage.  Elle  est  par  conséquent  uniquement  due  à  l'effet 
naturel  de  la  différaice  des  températures.  > 

391.  Observation  sur  ces  appareils.  —  La  description  que, 
d'après  le  mémoire  de  M.  le  commandant  Benoît,  no&s  ve- 
nons de  reproduire  des  appareils  de  chauffiige  et  de  venti- 
lation établis  dans  le  bâtiment  b  de  Thôpital  de  Yincennes, 
montre  que  les  dispositions  générales  qui  ont  été  imposées 
aux  officiers  chargés  de  la  construction  ne  sont  pas  à  Tabn 
des  critiques  auxquelles  donne  lieu  l'emploi  des  calorifères 
à  air  chaud.    * 

La  disposition  des  bouches  d'arrivée  de  cet  air  au  niveau 
du  plancher,  au  milieu  des  salles,  et  la  température  souvent 
supérieure  à  60*  et  65*  i  laquelle  il  y  afflue,  sont  des  incon- 
vénients graves.  Si,  comme  on  le  verra  par  les  résultats  des 
expériences,  le  volume  d'air  chaud  ainsi  fourni  l'hiver  s'élève 
à  30  9u  35  mètres  cubes  par  heure  et  par  lit,  il  n'en  est  plus 
de  même  pendant  l'été,  où  l'arrivée  de  l'air  ne  se  fait  en 
réalité  pour  la  plus  grande  partie  que  par  les  portes  et  les 
fenêtres  :  ce  qui  tient  i  ce  que  l'air  nouveau  est  même  dans 
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cette  saison  inutilement  obligé  de  circuler  dans  le  calorifère 

et  de  là  dans  des  conduits  trop  étroits. 

■ 

392.  Résultats  d'expériences.  —  Le  bâtiment  b,  dont  il  est 
ici  question,  n'a  été  occupé  par  les  malades  que  dans  les 
premiers  jours  de  mai  1862,  et  ce  n'est  qu'à  partir  de  cette 
époque  qu'il  a  été  possible  de  constater  les  résultats  réels  des 
appareils  qui  y  ont  été  établis. 

Des  expériences»  exécutées  avec  beaucoup  de  soin  par 
M.  le  commandant  Benoit»  ont  fourni  des  résultats  que  je  vais 
résumer  succinctement. 
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395.  Observations  sur  les  résultats  précédents.  —  L'examen 
des  nombres  consignés  dans  le  tableitu  précédent  ne  permet 
guère  d'apprécier  les  résultats  moyens  obtenus  avec  les  ap« 
pareils  qui  nous  occupent  ;  car  Ton  voit  que  la  plupart  du 
temps,  malgré  les  soins  pris  pour  régler  les  orifices  d'appeU 
les  volumes  d'air  vicié  évacués  du  deuxième  étage  n'ont  été 
que  la  moitié  de  ceux  qui  l'ont  été  du  rez-de-chaussée;  ce 
qui  tient  d'une  part  à  ce  que  pour  ce  deniier  étage  la  hau- 
teur de  la  cheminée  d'évacuation  est  beaucoup  plus  consi- 
dérable que  pour  le  deuxième,  et  de  l'autre  à  ce  que  les  con- 
duits principaux  d'évacuation  étant  communs  aux  trois 
étages,  le  courant  venu  du  bas  gênait  l'introduction  de  l'air 
des  étages  supérieurs,  ce  qui  est  un  défaut  capital  du  sys- 
tème. 

L'on  remarquera  de  plus  que  le  3  mai,  avec  le  groupe  des 
calorifères  2,  3,  4  et  avec  le  groupe  6,  7  les  volumes  d'air 
évacués  du  troisième  étage,  par  la  seule  action  de  la  venti- 
lation naturelle,  sans  aucun  concours  des  appareils,  par 
heure  et  par  lit  étaient  sensiblement  les  mêmes  qu'aux  autres 
étages. 

Des  effets  analogues,  quoique  à  un  degré  moindre,  se  sont 
produits  d'autres  fois  et  si  l'on  remarque  que  la  ventilation 
naturelle  pourrait  être  doublée  et  triplée,  sans  aucune  dé- 
pense, par  la  seule  ouverture  d'un  nombre  double  ou  triple 
d'orifices,  les  températures  restant  les  mêmes.  Ton  en  devra 
conclure  que  pour  la  ventilation  d'été  les  appareils  établis 
pourraient  être  remplacés  par  la  ventilation  naturelle. 

Si,  dans  les  expériences  du  29  juillet,  le  volume  d'air 
évacué  avec  l'aide  des  appareils  a  été  bien  supérieur  à  celui 
qui  a  été  observé  les  jours  précédents,  cela  tient  à  ce  que  le 
chauffage  des  appareils  a  été  plus  énergique.  L'excès  moyen 
de  la  température  dans  les  cheminées  d'appel  sur  la  tempe* 
rature  extérieure  ayant  été  ce  jour-là,  comme  on  le  verra 
plus  loin,  de  21*. 

S94.  Comparaison  dts  êffeU  obtenus  dans  les  cheminées  d^ap* 
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pd  par  rutilisatitm  de  la  chaleur  des  tuyaux  de  fumée  et  par 
remploi  d'an  courant  d'air  dmud.  —  L'on  a  tu  par  la  descrip- 
tion des  appareils  que,  pendant  Fêté,  les  cheminées  d'appel 
du  côté  Est  recevaient  un  courant  d'air  chaud  destiné  à  dé- 
terminer l'évacuation  de  Tair  vicié  et  que  celles  du  c6té  Ouest 
étaient  échauflëes  par  la  chaleur  émise  par  les  parois  des 
tuyaux  de  fumée  des  calorifères  spécialement  destinés  à  la 
ventilation.  Il  était  intéressant  de  comparer  les  effets  de  ces 
deux  modes  d*appeK 

M.  le  commandant  Benoit,  ayant  dans  ses  tableaux  d'expé- 
riences, exactement  indiqué  les  volumes  d'air  évacués  de 
chaque  côté,  il  a  été  facile  de  les  mettre  en  regard  dans  le 
tableau  suivant  : 

VENTILATION  D'ÉTÉ. 


DATES. 
CALORIFÈRES. 


1  — a-4 

6-7 

19  mai. 
2-3-4. 

ISJmn. 
6-7 

22  jaillet. 
2-3-4 

29jttiitet 

2  —  3  —  4 


VOLUMES  D'AIR 

tiVACUéS  PAR  MmUTB 

da  côté 


EST. 

Air  chaud. 


BI.C. 

7,70 

9,20 

5,&5 

10,65 

8,00 

7;2& 

6,40 

5,90 

11,70 

18, 4r» 

17,30 

10,90 

6,40 

20,85 

9,25 

6,50 


162,00 


oruT. 
TuTaadctamée 


in.e. 

15,60 
13,50 
20,35 
15,95 
11,90 
21,20 
15,00 
6,50 
17,75 
13,75 
25,75 
22,45 
19,80 
20,85 
9,25 
6,50 


294,35 


Il  suit  de  ce  relevé  que  le  volume  total  d*air  vicié  évacué 
par  les  cheminées  Ouest,  qui  recevaient  k  chaleur  émise  par 
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les  tuyaux  de  fumée,  ayant  été  dans  ces  six  séries  d'ex- 
périences de  294""%35  par  minute,  celui  qui  a  élé  évacué 
avec  l'emploi  de  l'air  chaud  n'a  été  que  de  162  mètres 
cubes. 

894  35 
Le  rapport  de  ces  deux  nombres  vt~;=  1,81  montre  l'a- 

vantage  considérable  qu'il  y  aurait  à  n'envoyer  que  de  la 
chaleur  dans  les  cheminées  d'appel,  sans  employer  pour 
véhicule  de  cette  chaleur  un  volume  d'air  chaud,  auquel  elle 
doit  imprimer  le  mouvement  et  qui  absorbe  par  conséquent 
une  portion  considérable  du  travail  mécanique  qu'elle  déve- 
loppe. Ces  résultats  sont  tout  à  fait  conformes  aux  principes 
que  j'ai  cherché  à  mettre  en  évidence  aux  n~  223  et  sui- 
Tants  du  chapitre  TV. 

395.  Comparaison  des  résultats  observés  fe  31  juillet  1862  avec 
et  sans  chauffage.  —  Il  a  élé  fait  ce  jour,  à  6  heures  du  matin, 
des  expériences  comparatives  sur  les  volumes  d'air  évacués 
dans  les  salles  correspondantes  aux  calorifères  6  et  7  qui  ont 
été  chauffés  et  dans  celles  qui  correspondent  aux  calorifères 
2^  3,  4  qui  ne  Tétaient  pas. 

Dans  les  expériences  avec  chauffage  les  volumes  d'air 
extraits  du  premier  et  du  deuxième  étage  à  l'aide  des  deux 
calorifères  6  et  7  ont  été  en  sonmie  de  75'"*%95  en  r  ou  de 
37"»«,97 en  1'  par  calorirère. 

>  La  température  extérieure  était  de  9^^  celle  de  l'intérieur 
des  salles  de  21*.  Différence  12*. 

Dans  les  expériences  sans  chauffage  les  volumes  d'air 
extraits  des  salles  du  premier  et  du  deuxième  étage  à  l'aide 
des  trois  calorifères,  2^  3  et  4  ont  été  en  somme  de  62"*%  15 
en  r  ou  de  31"'%92  en  V  par  calorifère. 

La  température  extérieure  était  de  9^  et  celle  des  salles  de 
19*.  Différence  \0K 

Si  cette  différence  des  températures  avait  été  comme  dans 
l'autre  cas  de  12®,  le  volume  d'air  évacué  par  l'action  de  la 
ventilation  naturelle  aurait  élé,  d'après  la  loi  connue,  accrue 
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dans  le  mpport  de  v^  Ji  V^  ou  de  1,095  à  1,00.  Il  eùl  doue 
été  par  calorifère  de 

31-S02  X  1,095  =  33-%97. 

II  suit  de  ces  expériences  que  l'effet  utile  des  appareils  n*a 
été  que  de  produire  par  calorifère  dans  le  Tolume  d*air 
éyacué  un  accroissemeut  de 

37-e,97  —  33»-«,97  =  4-«- 
4 
ou  37-97= ^>l^^  ^^  l*^ff<^^  obtenu  avec  le  concours  de  la  Yen- 

tilation  naturelle  et  du  chauffage. 

L'on  voit  donc  combien  ici  l'action  du  chauffage  est  faible 
par  rapport  à  celle  de  la  ventilation  naturelle,  dès  qu'il  y  a 
une  différence  de  10*  à  12*  entre  la  température  intérieure  et 
la  température  extérieure  des  salles.  Et  comme  en  donnant  de 
plus  grandes  dimensions  aux  conduits  d'évacuation  l'on  peut 
accroître  à  volonté  les  effets  de  fa  ventilation  naturelle, 
il  s'ensuit  qu'en  pareilles  circonstances,  qui  se  présentent 
presque  toujours  la  nuit  pendant  l'été,  l'on  pourrait  en  cette 
saison  assurer  la  ventilation  sans  le  concours  des  appareils, 
surtout  si,  par  des  dispositions  convenables,  l'on  assurait  aussi 
des  rentrées  faciles  et  abondantes  d'air  extérieur. 

396.  Expériences  (Tété  faUespendarU  la  journée.  —  Quoique 
l'été  dans  la  journée  le  mode  de  ventilation  le  plus  naturel  et 
le  plus  agréable  pour  les  malades,  soit  certainement  Touver- 
ture  des  fenêtres,  l'on  a  jugé  convenable  de  faire  le  22  juillet 
1862  à  3  heures  de  l'après-midi  quelques  observations  sur 
les  effets  d'un  chauffage  assez  énergique  des  appareils. 

Les  résultats  de  ces  expériences  et  l'observation  des  tem- 
pératures dans  les  conduits  d'évacuation  sont  consignés  dans 
le  tableau  suivant: 
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Ces  rèsnitats  montrent  qn^arec  ces  appareils,  quand  la 
température  extérieure  est  Toisine  de  celle  des  salles  et  de 
celle  que  peut  produire  le  courant  d*air  chaud  lancé  dans 
Tun  des  groupes  de  cheminées  d'évacuation,  le  n>lume  d*air 
nouveau  introduit  dans  les  salles  par  les  orifices  ménagés  à 
cet  effet  est  très-faible  aux  étages  inférieurs  et  à  peu  près  nul 
aux  autres.  L'alimentation  d'air  nouveau  ne  se  fait  donc  que 
par  les  portes  et  les  fenêtres. 

Les  mêmes  expériences  ont  montré  que,  dans  ces  circon- 
stances et  malgré  l'énergie  du  chauffage  de  Tappareil  venli- 
lateur,  l'appel  était  très-irrégulièrement  réparti  entre  les 
difTérents  conduits,  surtout  du  cAté  Est  où  l'appel  se  faisait  à 
l'aide  du  courant  d'air  chaud. 

Ainsi  les  nombres  de  ces  conduits  où  l'appel  était  insen- 
sible ont  été  les  suivants  : 

Étages.  Cbtéê. 

•^-  i^«i,«»«iA-      1  Est  (air  chaud) 2  sur  11 

^«*-^^-^^^"»**-|  Ouest  (tuyau  (le  fumée) 0  lur  11 

n       .      ..              j  Est  (air  chaud) 5  sur  11 

Premierétage j  Ouesl  (tuyau  de  fumée) 1  lur  11 

..       .  I  Est  (air  chaud) 7    sur    11 

Deuxième  cwge. . .  [  ^^^^^  ^^^^^^  ^^  ^^^^^ ^    ^^^    j^ 

Ces  résultats  confirment  ceux  du  n*  59tf  qui  ont  déjà  ma- 
nifesté la  supériorité  d'énergie  de  la  ventilation  produite  par 
la  chaleur  abandonnée  par  les  tuyaux  de  fumée  sur  celle  que 
déterminent  les  courants  d'air  chaud. 

Cette  supériorité  a  même  eu,  dans  quelques  circonstances, 
pour  effet  d'appeler  dans  rintérieur  des  salles  l'air  chaud 
envoyé  dans  l'une  des  cheminées  d'évacuation ,  ce  qui  faisait 
ainsi  introduire  dans  ces  salles  qu'il  s'agissait  de  rafraîchir, 
non-seulement  de  l'air  beaucoup  trop  chaud,  mais  encore 
l'air  vicié  des  étages  inférieurs. 

397.  Expériences  d'hiver,  -r  Des  observations  analogues 
aux  précédentes  ont  été  exécutées  cet  hiver  (1862-63)  avec  la 
présence  des  malades  dans  les  salles,  et,  comme  le  chauffage 
y  était  joint  à  la  ventilation,  l'on  a  pu  observer  les  volumes 
et  les  températures  de  l'air  introduit  dans  les  salles. 
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U  résulte  de  ces  expériences  que  le  Yolume  d*air  nouveau 
introduit  dans  les  salles  du  rez-de-cbaussée,  du  premier  et 
du  deuxième  étage  a  été  en  moyenne  de  S9"'«y92  et  de  dh'^-^iz 
par  heure  et  par  lit,  tandis  que  le  volume  d'air  vicié  évacué 
a  été  de  64"*«y21  et  de  68""%64.  Le  premier  était  par  con- 
séquent &  peu  près  la  moitié  du  second. 

Le  succès  de  cette  ventilation  d*hiver  doit  être  en  grande 
partie  attribué  à  rabaissement  de  la  température  extérieure, 
puisque  le  2S  novembre  Texcès  de  la  température  intérieure 
des  salles  sur  celle  de  l'air  extérieur  était  de  20  à  21*  et  que 
le  25  novembre  il 'était  de  18%5.  En  effet,  le  22  novembre  la 
température  dans  les  cheminées  d'appel  était  : 

A  TEst  (fumée) 20* , 5     Excès  sur  la  température  extérieure    25*, 0 

A  l'Ouest  (air  cliaud)    12,0     Excès  —  17,0 


Excès  moyen 21%2d 

Le  3S  Dorennbre. 

A  l*Est  (fumée) 22*       Excès  sur  la  température  extérieure  23*, 00 

A  l'Ouest  (air  chaud)    12*        Excès  —  13  ,00 

Excès  moyen 18*,00 

Cette  comparaison  montre  que  l'excès  de  température  qui 
produit  l'évacuation  de  l'air  vidé  est  bien  plus  grand  dans 
les  cheminées  qui  reçoivent  les  tuyaux  de  fumée  que  dans 
ceux  qui  reçoivent  les  tuyaux  d'air  chaud  où  la  température 
est  inrérteure  i  celle  des  salles. 

398.  Comparaison  des  effets  de  ventilation  produits  par  les 
tuyaux  de  fwnie  et  par  ceux  cTair  chaud.  —  Quoique  la  diffé- 
rence entre  ces  deux  moyens  d'activer  l'appel  doive  évidem- 
ment être  moins  sensible  l'hiver  que  l'été,  par  suite  de  la 
prépondérance  plus  grande  qu'exerce  alors  la  ventilation 
naturelle,  il  n'en  est  pas  moins  utile  de  constater  cette  dif- 
férence. C'est  ce  qu'il  est  facile  de  faire  d'après  les  observa- 
tions de  M.  le  commandant  Benoit. 
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D/ITBS. 

1862. 

H- 

des 
apiisnUs. 

ÉTAQBS. 

TOLUMSS  ËVACUiS  BN   V. 
rnDéeetsirchftod        aircband. 

ZST. 

OUIST. 

22  nov. 
9  heures 

matin. 

2â  noT. 
8  heures 

matin. 

3 
2 

Rez-de-chaussée.... 

1«»  AtJIffA 

m.c. 
8,00 
7,70 
7,05 
9,25 
9,30 
7,30 

m-c. 
8,35 
6,30 
5,30 
5,60 
7,80 
6,40 

2*  étage 

Rez-de-chaussée .... 

f'éuge 

2*  étage 

*   »»»«»o*»» •.».• 

Total 

48,60 

39,75 

Le  rapport  des  volumes  d*air  évacués  par  les  conduits  de 
TEst  (fumée  et  air  chaud)  et  de  l'Ouest  (air  cliaud)  est  égal  à 

^-^=  1^22,  tandis  que  Tété  le  rapport  analogue  avait  pour 

o"|71 

valeur  1,81.  Cette  différence,  qui  peut  être  attribuée  i  ce  que 
les  cheminées  chauffées  par  les  tuyaux  de  fumée  recevaient 
en  outre  de  Tair  chaud  dont  Tascension  consommait  une 
partie  du  travail  moteur  de  la  chaleur,  montre  encore  qu'il 
y  a  désavantage  à  introduire  de  l'air  extérieur  dans  les  che- 
minées, au  lieu  d'utiliser  directement  toute  la  chaleur  aban- 
donnée par  les  tuyaux  de  fumée  à  l'aspiration  directe  par  les 
conduits  d'appel. 

*  599.  Résumé.  —  L'ensemble  des  résultats  des  observations 
recueillies  avec  soin  par  M.  le  commandant  Benoit,  montre 
que,  malgré  les  perfectionnements  introduits  à  l'hôpital  de 
Yincennes  dans  les  appareils  dont  le  type  avait  été  premiè- 
rement essayé  à  l'hôpital  du  Gros-Caillou,  ces  appareils  sont 
loin  de  satisfaire  aux  conditions  d'une  bonne  ventilation.  On 
peut  leur  reprocher  les  défauts  suivants  : 

!•  Les  orifices  d'arrivée  d'air  débouchant  à  la  surface  du 
plancher,  ne  sont  pas  placés  d'une  manière  convenable. 

2«  Les  calorifères  n'ayant  pas  une  chambre  à  air  assez 
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grande  et  dans  laquelle  on  puisse  fiire  affluer  de  fair  fh)id, 
la  tempènlnre  de  Pair  qui  arrive  dans  les  salles  est  trop 
âevée. 

Z^  Le  Yolume  d'air  nouveau  qui  pénètre  par  les  orifices 
spéciaux  dans  les  salles  par  ces  orificeSiCst  insuffisant  Thiver 
et  à  peu  près  nul  Tété. 

4"*  La  plus  grande  partie  du  volume  d*air  vkié  qui  est  éva- 
cué, ne  Pest  ^e  par  Teffet  de  la  ventilation  naturelle. 

5*  D  j  a  deux  calorifères,  dont  un  dit  ventilateur,  par  dia* 
que  longueur  de  IS  mètres  du  bâtiment,  et  le  nombre  de 
ces  calorifères  qui  est  de  6  pour  300  lits  ou  de  1  pour  50  lits, 
exige  une  surveillance  difficile  pour  en  assurer  le  service. 

6"*  Le  cbaufTage  du  troisième  étage  n'est  pas  suffisamment 
assuré  par  les  temps  froids. 

T"  L'isolement  des  cheminées  d'évacuation  empêche  la  veiH 
tilation  d'avoir  la  stabilité  nécessaire  et  les  cheminées  laté- 
rales ne  fonctionnent  pas  régulièrement  l'été.  Elles  donnent 
parfois  lieu  k  des  rentrées  d'air»  soit  d'un  conduit  d'une  salle 
dans  la  même  salle,  soit  même  d'une  salle  à  l'autre,  par 
suite  de  la  communauté  des  conduits  à  fous  les  étages. 

Ces  défauts  inhérents  au  système  et  que  les  soins  apportés 
à  la  construction  n'ont  pu  qu'atténuer,  montrent  que  sa 
simplicité,  plus  apparente  que  réelle,  et  l'économie  dans  les 
frais  d'établissement,  n'ont  été  obtenus  qu'aux  dépens  de  la 
régularité  et  de  la  puissance  des  effets. 


FIN  DU  PREMIER  VOLUME. 
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